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Vorwort zur dWtten Auflage. 



Zur Bearbeitung der vorliegenden, durchweg 
den Bedürfnissen der Praxis angepafsten Schrift, 
welche Ende 1896 in erster, Anfang 1899 in zweiter 
Auflage^) erschien, wurde ich durch mehrere Fach- 
genossen angeregt. Ich habe in derselben versucht, 
das Gebiet der künstlichen Kälteerzeugung und 
Kälteverwendung nach seinem heutigen Stande dar- 
zulegen, mich dabei aber auf europäische Verhält- 
nisse, die mir aus eigener Anschauung und Erfahrung 
bekannt sind, beschränkt. 

Eine mathematische Behandlung ist mit Rück- 
sicht auf die Bestimmung des Büchleins durch- 
gängig vermieden worden ; die zum Verständnis der 
geschilderten Vorgänge notwendigen, auf rein theo- 
retischem Wege gewonnenen Zahlenwerte konnten 
dabei allerdings, ebenso wie zahlreiche physikalische 
Erfahrungsresultate, nur in Tabellenform Platz finden. 



*) Aufserdem erschien 1897 in Paris bei Gauthier- Villars 
et fils eine französische Übersetzung unter dem Titel >Ma- 
chines frigorifiques«, production et application du 
froid artificiel par H. Lorenz, traduit par P. Petit et 
J. Jaquet. 



IV Vorwort znr dritten Auflage. 

Die Verwendung aller dieser Ergebnisse zur ele- 
mentaren angenäherten Lösung der wichtigsten 
praktisch vorkommenden Aufgaben habe ich durch 
Einfügung von Zahlenbeispielen zu erläutern gesucht. 

Für eingehende, insbesondere theoretische Stu- 
dien, wie sie für den Konstrukteur unumgänglich 
sind, muls ich allerdings neben den Lehrbüchern 
der Thermodynamik auf meine Abhandlungen »Bei- 
träge zurBeurteilungvon Kühl maschinell«, 
Zeitschrift des Vereins Deutscher Ingenieure 1894, 
»Vergleichende Theorie und Berechnung 
der Kompressions-Kühlmascliinen«, Zeit- 
schrift für die gesamte Kälteindustrie 1897 und »Die 
Wirkungsweise und Berechnung der Am- 
moniak-Absorptionsmaschinen«, ebenda 1899, 
verweisen. 

Grofsen Wert glaubte ich auf eine systematische 
Einteilung des Stoffes, welche Wiederholungen aus- 
schliefst, legen zu müssen, und hoffe, dafs es mir da- 
durch gelungen ist, das ziemlich umfassende Material 
auf einen verhältnismäfsig engen Raum zusammen- 
zudrängen, ohne das Verständnis des Gebotenen 
durch allzugrofse Kürze zu beeinträchtigen. 

Angesichts der freundlichen Aufnahme, welche 
das Buch in der Praxis gefunden hat, habe ich 
mich auch in dieser dritten Auflage streng an 
die vorstehenden Grundsätze gehalten. 

Neben zahlreichen kleineren Zusätzen, welche 
gröfstenteils unmittelbare Ergebnisse der Erfahrung, 
bezw. des anregenden Verkehrs mit praktischen In- 
genieuren sind, enthält diese Ausgabe noch einen 
Abschnitt (Kap. X) über die Feststellung der Kälte- 
leistung, der, wie ich hoffe, manchem Leser nicht un- 
willkommen sein dürfte. 



Vorwort zur dritten Auflage. V 

Dagegen habe ich das Litteraturverzeichnis, 
welches erfahrungsmäfsig nur wenig benutzt wurde, 
der Raumersparnis halber ganz gestrichen. Schliels- 
lich sei es mir gestattet, meinem Assistenten, Herrn 
Ingenieur G. Cattaneo für seine Unterstützung 
beim Lesen der Korrekturen an dieser Stelle meinen 
Dank auszusprechen. 

Göttiugeu, im Juni 1901. 

H. Lorenz. 
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Kapitel I. 

Die Hauptsätze der Wärmelehre. 

1. Die Temperatur. Die Aufgabe der Kälte- 
erzeugung ist im allgemeinen eine doppelte: 
zunächst die Erniedrigung der Temperatur 
eines festen, flüssigen oder gasförmigen Körpers 
unter diejenige seiner Umgebung und weiterhin die 
Erhaltung dieser tieferen Temperatur 
gegen äufsere und innere Einflüsse, welche den 
ursprünglichen Zustand wiederherzustellen streben. 
Ganz analog liegen die Verhältnisse bei der Hei- 
zung; nur dafs wir es bei dieser mit der Erzielung 
und Erhaltung von höheren Temperaturen 
zu thun haben, als diejenigen der Umgebung. In 
beiden Fällen handelt es sich um die Bekämpfung 
des Bestrebens der Natur nach einem Temperatur- 
ausgleich. 

Zum Verständnis der Aufgabe der Kälteerzeu- 
gung und der Mittel zu ihrer Lösung wird es darum 
notwendig sein, die Vorgänge, mit denen ein solcher 
Temperaturausgleich verknüpft ist, näher kennen 
zu lernen und sich zunächst über den Begriff 
der Temperatur Klarheit zu verschaffen. Der- 
selbe ist aus unserem Gefühls- oder Tastsinne her^ 
vorgegangen, welcher uns die verschiedene Wirkung 
von höher oder niedertemperierten Körpern auf 

Lorenz, Neuere Kühlmaschinen. 3. Aufl. 1 



2 Kapitel I. 

unsere Haut fühlbar macht. Bringen wir nun 
zwei solche Kt^rper mit einander in Berührung, so 
finden wir, dafs der uns als wärmer erscheinende 
sich hierbei zusammenzieht, der kältere dagegen 
sich ausdehnt, ein Vorgang, der solange andauert, 
bis wir mit unserem Gefühl keinen Unterschied 
mehr empfinden. Bedienen wir uns aber statt 
unserer Haut eines anderen Körpers, z. B. eines in 
eine feine Glasröhre mit konstantem Querschnitt 
eingeschlossenen Quecksilberfadens, so finden wir, 
dafs derselbe in Berührung mit dem wärmeren 
Körper länger, mit dem kälteren dagegen kürzer 
wird, während er nach dem Temperaturausgleich 
mit beiden Körpern berührt eine und dieselbe, 
jedenfalls zwischen den beiden vorher gemessenen 
liegende Länge anzeigt. Benutzen wir dann die 
Länge dieses Quecksilberfadens als Mafs für die 
Temperatur und berücksichtigen, dafs derselbe eben- 
so wie die beiden beobachteten Körper dem 
Temperaturausgleich bei der Berührung mit ihnen 
unterworfen ist, so haben wir zunächst den wich- 
tigen Erfahrungssatz: Zwei Körper haben die- 
selbe Temperatur, wenn ein dritter das 
sog. Thermometer, mit jedem getrennt in 
Berührung gebracht, unter sonst gleich 
bleibenden Verhältnissen ein und das- 
selbe Volumen annimmt. Um nun zu einem 
Ausgangspunkte für unsere Temperaturmessung zu 
gelangen, bringen wir unser Thermometer mit 
schmelzendem Eis in Berührung und markieren 
den entsprechenden Fadenendpunkt. Dieser Punkt 
wird vom Quecksilberfaden immer wieder erreicht, 
wenn wir dieses Verfsdiren z. B. mit einer anderen 
Menge von Eis oder an anderer Stelle wiederholen, 
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wenn nur der Atniosphärendruck (Barometerstand) 
immer derselbe ist. Wir können mithin den so er- 
haltenen Fadenendpunkt als Nullpunkt unserer 
Skala festhalten. Einen weiteren Punkt erhalten 
wir z. B. durch Eintauchen des Thermometers in 
siedendes Wasser, auch dieser Punkt wird immer 
wieder erreicht, wenn der auf dem siedenden Wasser 
lastende Atmosphärendruck derselbe bleibt. Wir 
wählen denselben zu 760 mm Quecksilbersäule und 
markieren damit den Siedepunkt an unserem 
Thermometer. Alsdann teilen wir den Zwischenraum 
des Eis- und Siedepunktes in eine Anzahl gleicher 
Teile, sog. Grade (am bequemsten 100 nach dem 
Vorschlage von Celsius), setzen diese Einteilung 
sowohl unterhalb des Eispunktes, wie oberhalb des 
Siedepunktes fort und haben so eine, sowohl von 
unserem, mannigfachen Wechselfälleii unterworfenem 
Gefühl als auch von den Dimensionen des Ther- 
mometers unabhängige Skala für die Tem- 
peratur. Dieselbe ist, wie aus der Betrachtung 
des Weges, auf dem wir zu ihr gelangten, hervor- 
geht, zweifellos ganz willkürlich, sie gewinnt aber 
eine allgemeinere physikalische Bedeutung, wenn 
wir mit ihr das Verhalten einiger Gase, z. B. der 
atmosphärischen Luft untersuchen. Diese Gase 
dehnen sich nämlich unter gleichbleibendem Drucke 
bei Erhöhung ihrer Temperatur für 1^ unserei» 

Skala immer um ^f^ desjenigen Volumens aus, 

welches sie beim Nullpunkte besitzen, und ziehen 
sich bei entsprechender Erniedrigung um denselben 
Betrag wieder zusammen (Gesetz von Gay-Lussac). 

Den Wert - - - =0,00367 bezeichnen wir auch als 

£i i O * 

1* 
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ihren Ausdehnungskoöffizienten, welcherhier- 
nach für diese Gase als unveränderlich und ins- 
besondere unabhängig von unserer Temperaturskala 
zu betrachten ist. Nehmen wir unter Vernachlässi- 
gung sehr kleiner Abweichungen, welche uns hier 
zunächst nicht interessieren, an, dafs dieses Gesetz 
auch bei den höchsten und tiefsten Temperaturen 
gültig bleibt, so folgt daraus, dafs bei einer Tem- 
peratur von 273 ö unter dem Nullpunkte ( — 273^ 
das Volumen der Gase auf nichts zusammenge- 
schrumpft sein würde. Trotzdem nun eine solche 
Verdichtung materieller Körper auf einen Punkt 
im höchsten Grade unwahrscheinlich und auch in- 
folge des bei tiefen Temperaturen immer stärker 
werdenden Einflusses der schon erwähnten Ab- 
weichungen vom Gasgesetze ausgeschlossen ist^ 
haben wir doch hinreichenden Anlafs, die überhaupt 
denkbar tiefste Temperatur in der Nähe von — 273* 
zu suchen und wollen darum diese Temperatur als 
absoluten Nullpunkt zum Ausgangspunkte 
der absoluten Temperaturskala annehmen. 
Dann entspricht z. B. einer 
Temperatur in Centigraden von 

— 2730 —1000 00 +100^ +200» 
eine absolute Temperatur von 

0» 1730 2730 3730 473<> 
u. s. w. 

2. Die Wärme. Mit dem Temperaturausgleich 
ist der zwischen zwei mit einander in Berührung 
gebrachten Körpern von anfänglich verschiedener 
Temperatur sich abspielende Vorgang indessen noch 
nicht erschöpft. Vollzieht sich dieser Austausch z. B. 
zwischen zwei gleich grofsen Wassermengen von ver- 
schiedener Temperatur, so wird die Endtemperatur 
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das arithmetische Mittel der beiden anfänghchen 
sein. Sind dagegen auch die Wassermengen ver- 
schieden grofs, z. B. 1 kg. mit 100® C, 3 kg mit 
20®, so ergibt sich die Endtemperatur der Gesamt- 
masse von 4 kg aus 

1 kg X 100® + 3 kg X 20® = 4 kg X 40®, 
also zu 40®, und es hat zwischen den beiden Wasser- 
mengen ein Übergang von 

1 kg (100 — 40)® = 3 kg (40 — 20)® = 60® kg 
stattgefunden. Man erkennt jedenfalls hieraus, dafs 
die Endtemperatur bei der Berührung nicht allein 
von den Anfangstemperaturen, sondern auch von 
den Körpermengen abhängt. Dasjenige nun, was der 
eine Körper hierbei verloren, der andere gewonnen 
hat, wollen wir allgemein als Wärme bezeichnen 
und diese entsprechend unserem Beispiel durch die 
Temperaturzunahme einer gewissen Wassermenge 
messen. Unter einer Wärmeeinheit (WE.) oder 
Calorie (Cal.) sei daher der zur Erwärmung von 
1 kg Wasser um 1® C. notwendige Wärmebetrag^) 
verstanden. 

Bringen wir nun einen andern Körper, etwa 
aus Metall, mit Wasser in Berührung, so wird die 
Änderung der Temperatur des letzteren im all- 
gemeinen eine andere sein, als wenn wir das dem 
Körper gleiche Wassergewicht von derselben Tem- 
peratur benutzt hätten. Dieser Thatsache wird man 
am einfachsten dadurch gerecht, dafs man diejenige 
Wassermenge angibt, welche bei derselben Anfangs- 

*) Genau genommen mtlTste man die Temperaturgrenzen, 
innerhalb welcher die Messung vollzogen wird, angeben; für 
technische Zwecke genügt dagegen die obige Definition voll- 
kommen. 
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temperatur dasselbe Ergebnis liefern würde wie der 
angewandte Körper und sie als den Wasserwert 
des Körpers bezeichnet. Da dieser Wasserwert aber 
auch laut unserer Definition der Wärmeeinheit an- 
gibt, wie viel solcher Einheiten zur Erwärmung 
eines bestimmten Gewichts des angewandten Kör- 
pers um 1^ notwendig sind, so erhalten wir durch 
Division mit dem Gewichte die zur Erwärmung von 
1 kg des Körpers um 1® nötige Wärmemenge, die 
sog. spezifische Wärme. Kennt man diesen 
Wert für die einer Erwärmung oder Abkühlung 
unterworfenen Körper, so ergibt sich durch Multi- 
plikation mit der Temperatursteigerung bezw. Ab- 
nahme in Centigraden sofort die ihnen zugeführte 
öder entzogene Wärme. 

Beispielsweise fasse ein Blechgefäfs von 1000 kg 
Gewicht 7000 1 einer Salzlösung, deren spez. Ge- 
wicht 1,15 und deren spez. Wärme 0,83 beträgt, 
während die spez. Wärme des Eisenbleches 0,11 
sei. Bei Beginn der Messung habe das Gefäfs mit 
Inhalt eine Temperatur von 0^ am Ende von — 5^; 
es soll die hierbei entzogene Wärme berechnet 
werden. 

Zunächst ergibt sich der Wasserwert des 
ganzen Gefäfses mit Inhalt zu 
■ 1000 X 0,11 + 7000 X 1,15 X 0,83 = 6791,5 
und daraus die entzogene Wärme zu 
6791,5 X 5 = 33958 Cal. 

Der Versuch, welchen wir unserer Entwicke- 
lung des Begriffs der spez. Wärme zu Grunde ge- 
legt dachten, kann nun auch direkt zu ihrer Er- 
mittelung für die verschiedensten Körper benutzt 
werden. Dabei sind die Temperaturen, zwischen 
denen die Erwärmung bezw. Abkühlung statt- 
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gefunden hat, genau zu beachten, weil erfahrungs- 
gemäls die spez. Wärme der Körper keine unter 
allen Verhältnissen unveränderliche Grölse ist. Für 
feste und flüssige Körper kann indessen diese Ver- 
änderlichkeit bei technischen Fragen immer dann 
vernachlässigt werden, wenn die Temperaturinter- 
valle nicht zu grofs und genügend weit von dem 
Erstarrungs- oder Schmelzpunkte bezw. dem Siede- 
punkte entfernt sind. 

Bei Gasen und Dämpfen dagegen kommen 
noch andere Einflüsse in Betracht, auf die wir 
weiter unten eingehen werden. 

Ein ganz eigentümliches Verhalten zeigen nun 
alle Körper bei sog. Änderungen ihres Aggre- 
gatzu stand es, d. h. beim Übergange aus dem 
festen in den flüssigen Zustand (Schmelzen) bezw. 
aus dem flüssigen in den dampfförmigen Zustand 
(Verdampfen) und umgekehrt (Erstarren bezw. Nieder- 
schlagen oder Kondensieren). Erwärmt man näm- 
lich eine bestimmte Eismenge in einem Gefäfse, 
so steigt deren Temperatur bis zu 0^ C, dann be- 
ginnt das Eis zu schmelzen, ohne dafs die Tempe- 
ratur trotz erheblicher Wärmezufuhr (ca. 80 Cal. für 
1 kg) fortschreitet. Erst wenn alles Eis zu Wasser 
geworden ist, nimmt sie wieder zu und zwar bis 
zum Siedepunkte, also unter atmosphärischem 
Drucke bis 100^ C. Alsdann beginnt die Ver- 
dampfung ohne weitere Temperatursteigerung unter 
noch bedeutenderer Wärmeaufnahme, wie beim 
Schmelzprozefs (ca. 600 Cal. für 1 kg). Die Wärme- 
mengen, welche beim Schmelzen und Verdampfen 
verbraucht, beim Erstarren und Kondensieren wieder 
frei werden, sind übrigens, wie die entsprechenden 
Temperaturen selbst, abhängig vom äufseren Drucke 
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und werden als latente Wärme oder auch 
als Schmelz- bezw. Verdampf uugs wärme 
bezeichnet. Für die Kälteerzeugung sind diese Vor- 
gänge von der gröfsten Bedeutung, da bei ihnen 
au [serordentlich grofse Wärmemengen gebunden 
bezw. wieder frei gegeben werden. 

3. Die Äquivalenz von Wärme und mechaniseher 
Arbeit. Unsere bisherigen Betrachtungen zeigten 
uns die Wärme als eine Naturerscheinung ohne 
jeden Zusammenhang mit anderen Energieformen. 
Ein solcher Zusammenhang aber ergibt sich schon' 
aus der alten Erfahrung, dafs durch Vernichtung 
mechanischer Arbeit, z. B. bei der Reibung fester 
Körper auf einander, Wärme entsteht. Dafs diese 
beiden Grölsen zu einander in einem bestimm- 
ten, von der Art des Vorganges selbst 
gänzlich unabhängigen Verhältnisse stan- 
den, stellte sich erst durch genaue Messungen im 
Jahre 1842 heraus und führte zur Erkenntnis des 
Satzes von der Äquivalenz der Wärme und 
Arbeit (Satz von Mayer und Joule). Es entsprach 
hierbei die Entstehung von 1 Cal. der Vernichtung 
von rund 424 mkg. Durch diese Feststellung war 
die Wärme gleichzeitig als eine Energieform 
gekennzeichnet und die Möglichkeit geschaffen, 
mechanische und thermische Vorgänge rechnerisch 
im Zusammenhange zu behandeln. Versteht man 
unter der Eigenenergie oder Energie kurzweg 
die gesamte in einem Körper latent aufgespeicherte 
und durch seine Temperatur erkennbar vorhandene 
Wärme, so läfst sich dieser Zusammenhang dahin 
aussprechen, dafs die Zufuhr einer bestimm- 
ten Wärmemenge gleich ist der Summe 
aus dem Zuwachse seiner Energie und 
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dem Äquivalent der von ihm während der 
Wärmezufuhr geleisteten Arbeit. Hiemach 
sind, je nach der Art der Arbeitsabgabe eine grofse 
Zahl von Zustandsänderungen bei gegebener 
Wärmezufuhr denkbar. Das Studium derselben ist 
Gegenstand der mechanischen Wä^metheorie^ 
oder Thermodynamik, als deren ersten Haupt- 
satz man die Erkenntnis der Äquivalenz wohl auch 
bezeichnet. 

Eine einfache Anwendung unseres Satzes er- 
laubt das Verhalten der schon oben besprochenen 
Gase. Schliefst man z. B. 1 kg Luft von 0® C. in 
einem Cy linder von 1 qm Querschnitt durch einen 
reibungslos verschiebbaren dichten 
Kolben (Fig. 1) ab, so lastet auf 
demselben und damit auch auf 
dem Gase der Atmosphärendruck 
von 10333 kg/qm. Das Volumen 
von 1 kg Luft bei O^C. ist aber ^^•'• 

dann 0,772 cbm. Erwärmt man nun die Luft im 
Cylinder um etwa 1®, so wird das Volumen (siehe 

oben § 1) um - - zunehmen, also der Kolben um 

i^ i o 

772 

-kno "= 0,00283 m verschoben, wodurch eine Arbeit 

von 0,00283 X 10333 = 29,24 mkg, entsprechend 
einem Wärmeäquivalent von 0,069 Cal. gegen den 
Atmosphärendruck geleistet wird. Die zur Erwär- 
mung um 1^ nötige Wärme, die wir als spez. 
Wärme bei konstantem Druck bezeichnen 
wollen, ist aber 0,238 Cal., von denen 0,069 Cal. 
auf die äufsere Arbeit entfallen. Man darf also 
schliefsen, dafs bei konstantem Volumen (also fest- 
gehaltenen Kolben) nur 0,238 — 0,069 = 0,169 Cal. 
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verbraucht worden wären. In der That geht au« 
anderen Versuchen hervor, dafs dieser Wert die 
spezifische Wärme der Luft bei konstantem 
Volumen darstellt. 

Durch weitergehende Versuche, die man vor- 
wiegend dem Franzosen Regnault verdankt, ist 
festgestellt worden, dafs diese spez. Wärmen der 
Gase nahezu konstante Werte besitzen, sodafs 
der Energiein lialt von 1 kg (»ines Gases 
innerhalb weiter Grenzen einfach durch 
seine absolute Temperatur multipliziert 
mit der spez. Wärme für konstantes Vo- 
lumen gegeben ist. 

Die bei einer Ausdehnung auf das der Tem- 
peratur entsprechende Vohimen geleistete Arbeit 
kommt für den Energieinhalt nicht mehr in Frage, 
da sie ja zur Überwindung äufseren Widerstandes 
(z. B. des Atmosphärendruokes) verbraucht, also 
auch nicht mehr in dem Gase enthalten ist. Diese 
Erfahrungsthatsache gewinnt für die Kälteerzeugung 
eine gewisse Bedeutung, wenn wir sie mit dem von 
dem Engländer Boyle und dem Franzosen Mariotte 
durch Versuche ermittelten Gesetze verbinden, dafs 
der Druck^), der auf einem Gase lastet, 
mit seinem jeweiligen Volumen multipli- 
ziert bei derselben Temperatur immer den- 
selben Wert ergibt. Da nun das Volumen, wie 
wir oben (§ 1) gesehen haben, proportional der 
absoluten Temperatur zunimmt, so wird auch das 
Produkt aus Druck und Volumen dieser 
Temperatur und folglich auch demEnergie- 
inhalte des Gases proportional sein. Ein 

*) Der Druck ist hier immer absolut, d. h. nicht als 
Überdruck zu verstehen. 
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anschauliches Bild dieses Verhaltens ergibt sich 
durch Aufzeichnung des Zusammenhanges von Druck 
und Volumen für verschiedene Temperaturen, wie es 
in Fig. 2 geschehen ist. Die so erhaltenen, jedesmal 
für eine bestimmte Temperatur geltenden Kurven be- 
zeichnet man als die Isothermen des fraglichen 
Gases. Soll sich ein Gas isothermisch ausdehnen, 
d. h. so, dafs sein Druck und Volumen stets einer 
solchen Kurve folgen, und wird dabei eine ge- 
wisse äufsere Arbeit 
geleistet , so mufs 
ihm , damit die 
Temperatur kon- 
stant bleibt , das 
dieser Arbeit ent- 
sprechende Wärme 
äquivalent wieder 
zugeführt werden. 
Geschieht dies 
nicht, so wird eine 
dieser Arbeit ent- 
sprechende Tem- 
peraturerniedrigung 
auftreten, welche bei einigermafsen nennenswerten 
Arbeitsbeträgen sehr erheblich ausfällt und, wenn 
die Anfangstemperatur des Gases nicht viel über 
dem Eispunkte liegt, ganz bedeutend unter den- 
selben sinken kann. Gerade umgekehrt Hegen die 
Verhältnisse bei der Verdichtung eines Gases, die, 
wenn das Wärmeäquivalent der Kompressionsarbeit 
nicht abgeleitet wird, mit einer starken Temperatur- 
erhöhung verbunden sein mufs.. 

Läfst man dagegen ein unter konstantem Druck 
eingeschlossenes Gas in einen Raum mit niederer» 




Völtmun 



Fig 2. 
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aber ebenfalls konstanter Pressung ausströmen, 
so ist hierbei, nachdem der ausgeströmte Teil wieder 
zur Ruhe gelangt ist, die vom eingeschlossenen 
Gase auf denselben übertragene Arbeit gleich der 
von diesem abgegebenen Verdrängungsarbeit, so- 
dafs keine Änderung des P^nergieinlialtes 
und damit der Temperatur eintreten kann. 
Diese Folgerung der oben entwickelten Sätze wurde 
von dem Engländer Thomson und Joule geprüft 
und bis auf kleine, erst in der Neuzeit technisch 
benutzte Abweichungen für richtig befunden. 

Der Zustand eines Körpers, insbesondere 
seine Energie, ist, wie aus dieser Betrachtung 
der Gase hervorgeht, jedenfalls durch den Druck 
und sein Volumen vollständig bestimmt, 
da mit beiden Werten ja auch die Temperatur ge- 
geben ist (siehe das Isothermendiagramm Fig. 2). 
Weiterhin aber zeigt sich, dafs man jeden Körper 
aus einem Zustand A in einen andern B auf sehr 
verschiedene Weise überführen kann, z. B. indem 
man ihn erst ohne Wärmeentziehung bezw. Zufuhr 
verdichtet und ihm dann Wärme entzieht bezw. 
zuführt oder indem man beide Vorgänge ver- 
einigt u. s. w. Führt man diesen Übergang auf 

■ß^ einem dieser Wege durch und 

\ /^\ ^^fst den Körper unter andern 

\\ \ Verhältnissen (siehe Fig. 3) wieder 

^ i^ expandieren, bis der ursprüng- 
liche Zustand wieder erreicht ist, 

p. 3 so hat der Körper offenbar einen 

Kreisprozefs durchlaufen , nach 

welchem seine Energie denselben Wert besitzt, 

wie vorher. Das Wärmeäquivalent der bei 

einem solchen Kreisprozefs geleisteten 
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Arbeit mu[s demnach gleich sein der 
Differenz der zu- und abgeführten Wärme. 
Ist aber diese Differenz negativ, so ist beim Kreis- 
prozefs Arbeit aufzuwenden. 

Kreisprozesse der ersten Art, bei denen ein 
Arbeitsgewinn sich ergibt, benutzt die Technik in 
den Motoren, solche der zweiten Art, welche einen 
Aufwand von Arbeit erfordern, in den Kühl- 
maschinen. In beiden Fällen haben wir es nach 
dem vorstehenden Satze mit zugeführten und ab- 
geleiteten Energiegröfsen zu thun, welche sich 
analog den Aktiven und Passiven der kaufmän- 
nischen Buchführung in der Bilanz, welche man 
hier als Wärmebilanz bezeichnet, ausgleichen 
müssen. 

4. Der Verwandlungswert der Wärme. Während 
die Erfahrung gezeigt hat, dafs man unter allen 
Umständen imstande ist, eine beliebige Arbeits- 
meuge vollständig in Wärme überzuführen, ist dies 
umgekehrt nicht allgemein möglich. Bei allen 
praktisch durchführbaren Prozessen ergibt sich 
nämlich nur die Umwandlung eines Teiles von 
Wärme in Arbeit, während der Rest der aufgewen- 
deten Wärme als solche und zwar bei niederer 
Temperatur als vor der Arbeitsleistung wieder er- 
scheint. Als Beispiel sei an die Dampfmaschine 
erinnert, welcher im Dampfe Wärme bei hoher 
Temperatur zugeführt wird. Nach der Arbeits- 
leistung tritt die um das Äquivalent derselben ver- 
minderte Wärme in den Kondensator über, dessen 
Temperatur jedenfalls bedeutend niederer liegt, als 
diejenige des Dampfes im Kessel. Es ist nun 
zweifellos wünschenswert, denjenigen Betrag von 
Wärme kennen zu lernen, welcher bei einem solchen 
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Übergang von einem höheren Temperatumiveau 
zu einem niederen bestenfalls in Arbeit verwandelt 
werden kann. 

Zu diesem Zwecke wollen wir uns einer me- 
chanischen Analogie für den Vorgang bedienen, 
welche von Zeuner herrührt. Da die Wärme 
der mechanischen Arbeit äquivalent ist, so wollen 
wir sie, wie diese durch ein Gewicht multipliziert 
mit einer Hubhöhe darstellen. Als letztere bietet 
sich uns zwangslos die DiflEerenz der absoluten Tem- 
peratur dar, sodafs wir setzen dürfen 

-.. . , X Wärmemenge 

Wärmegewicht = , i ^ m x 

^ absolute Temperatur 

Stellen wir uns nun vor, dieses ideelle Wärme- 
gewicht sinke vom Niveau einer Temperatur 2\ auf 
das einer niedereren 72, welch letzteres 
etwa dem Erdboden beim Herabfallen 
eines Körpers entsprechen möge, 
herab, so wird jedenfalls, wenn nicht 
unterwegs Teile des Gewichtes (etwa 
r-^ durch Ausstrahlung von Wärme) ver- 

I Ijlj loren gehen, das Wärmegewicht vor 

und nach dem Herabsinken dasselbe 
sein (Fig. 4). Wir haben infolge 
dessen den Satz, dafs im günstigsten 
Falle beim Übergange einer Wärme- 
menge Qi von einem höheren Tem- 
peraturniveau Ti zu einem tieferen 
/^/y////////^ ' T2, wobei eine Arbeit L mkg geleistet 
wurde, dort nur noch die Wärme- 

TT T 

Flg. 4. ' menge Q^ = Qi — ^öl ^^^l^^^^nit, wo- 

bei also die beiden Wärmemengen Q^ und 
Qgsich zu einanderverhalten,wiedie ent- 



IE) 
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sprechenden absoluten Temperaturen^) 
Tx und Tg (Satz vonCarnot und Clausius oder 
Äuch zweiter Hauptsatz der Thermodynamik). 
Wird beim Herabsinken keine Nutzarbeit ge- 
leistet, d. h. stürzt das Gewicht einfach herab, so 
kommt beim Aufschlag auch die gesamte Energie 
als Wärme wieder zum Vorschein, ganz wie beim 
Übergang von Wärme von einem höher tem- 
perierten Körper auf einen solchen von niederer 
Temperatur. 

Für die Kälteerzeugung ist nun der um- 
gekehrte Vorgang von gröfster Bedeutung. 
Ebenso, wie es unmöglich ist, ein Gewicht ohne 
Arbeitsaufwand von einem tieferen Niveau auf ein 
höheres zu bringen, erfordert auch die entsprechende 
Überführung von Wärme von einem kälteren Körper 
nach einem wärmeren eine dem etwa vorgegangenen 
umgekehrten Übergang mindestens gleiche Arbeit 
oder auch eine derselben äquivalente Wärmezuf uhr- 
Die an den wärmeren Körper abgegebene Wärme 
ist alsdann um dieses Wärmeäquivalent gröfser als 
die vom kälteren aufgenommene Wärme. Auch bei 
diesem Vorgange sind Verluste denkbar, welche 
einerseits durch beim Schlüsse des Hebens nicht 
ausgeglichene Geschwindigkeiten, andererseits durch 
hinzutretende Belastungen (entsprechend Einstrah- 
lungen von Wärme) während des Hebeprozesses 
entstehen können, sodals jedenfalls die oben er- 
mittelte Arbeit immer dann den kleinsten Be- 
trag darstellt, wenn die Temperaturen des 



^) Es möge noch ausdrücklich hervorgehoben werden, 
dafs die obige Darstellung kein Beweis, sondern nur eine 
Veranschaulich ung des zweiten Hauptsatzes der Thermo- 
dynamik sein soll. 
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Wärmeabgebenden und des wärmeaufneh» 
menden Körpers sich nicht ändern. 

Treten dagegen derartige Temperaturänderungen 
ein, so würde man hinreichend genau die Minimal- 
arbeit durch Einsetzen der Mitteltemperaturen beider 
Körper erhalten.^) 

Für die Kälteerzeugung bedient man sich nun 
stets vermittelnder Körper, sogen. Kältemedien 
oder Kälteträger, welche imstande sind, bei 
niederen Temperaturen gröfsere Wärmemengen auf- 
zunehmen und bei höheren wieder abzugeben. Es 
erscheint dann für die Annäherungsrechnung zweck- 
mäfsig, wenn während der Aufnahme und Abgabe 
der Wärme die Kälteträger ihre Temperatur selbst 
gar nicht oder nur unerheblich ändern, diese Tem- 
peraturen statt derjenigen des wärmeabgebenden 
und wärmeaufnehmenden Körpers einzuführen. 

Zur Verdeutlichung wollen wir unsere Ergeb- 
nisse in einigen Zahlenbeispielen verwerten. Es sei 
einer Salzlösung bei — 10^ C, also 273 — 10 = 263 <^ 
absoluter Temperatur stündlich Qg = 100000 Cal. 
zu entziehen und diese einmal auf Kühlwasser bei 
+ 10 0, dann + 20^ und schliefslich -f 30^ ent- 
sprechend absoluten Temperatur von 283 ^ 293 ö, 
303^ zu übertragen. Die hierzu nötige Arbeit er- 
gibt sich dann, nachdem man aus den Verhältnissen 
Q^ : Q2 = 283 : 263; bezw. 293 : 263 und 303 : 263 die 

^) Derartige Kreisprozesse, welche auch bei veränder- 
lichen oberen und unteren Temperaturen den gröfsten Ge- 
winn, bezw. umgekehrt den geringsten Aufwand von Arbeit 
erfordern, habe ich als poly tropische bezeichnet und in 
mehreren theoretischen Abhandlungen (Zeitschrift des Vereins 
deutscher Ingenieure 1894 und Zeitschrift f. Kälteindustrie 1895) 
eingehend behandelt. 
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abzuliefernde Wärmemenge Qi zu 107 600 Cal. bezw. 
111400 Cal. und 115200 Cal. stündlich bestimmt 
hat, aus den Äquivalenten 7600 Cal., 11400 Cal. 
und 15200 Cal. durch Multiplikation mit 424 zu 
3222000 mkg, 4 834000 mkg und 64450000 mkg. 
Da eine Pferdestärke (IPS.) stündlich 270000 mkg 
leistet, so ergeben sich die diesen Zahlen ent- 
sprechenden Werte zu 11,9, 17,9 und 23,9 PS. 

Die hier betrachteten Vorgänge sind ganz un- 
abhängig von der Natur des vermittelnden Körpers. 
Dies ist indessen nur solange richtig, als der Pro- 
zefs, durch den wir den Wärmeübergang vermitteln, 
vollständig umkehrbar bleibt, d. h. als wir im- 
stande sind ihn jederzeit zu unterbrechen und in 
umgekehrter Richtung verlaufen zu lassen. Würde 
nämlich mit einem andern Körper dann ein anderes 
Ergebnis erzielt werden, so brauchte man nur den 
Vorgang des Wärmeüberganges vom höheren zum 
tieferen Niveau mit einem Körper vorzunehmen, 
welcher mehr Arbeit ergibt, als ein anderer zum 
umgekehrten Vorgang erfordert, um so ein Per- 
petuum mobile zu erhalten. Die Unmöglichkeit 
eines solchen ergibt aber den wichtigen Satz, dafs 
der vermittelnde Körper keinen Einflufs auf das 
Endresultat ausüben würde, wenn man imstande 
wäre, die Kälteerzeugung vollständig durch umkehr- 
bare Kreisprozesse zu bewältigen. Unter diesen 
nimmt nun der ,sog. Carnotsche Kreisprozefs 
eine besondere Stellung ein, weil wir unter Zuhilfe- 
nahme von gesättigten Dämpfen als vermittelnder 
Körper uns demselben recht nahe anschliefsen 
können. Lassen wir nämlich eine bei normaler 
Temperatur (zwischen + 10 und 30^) gebildete, au& 
einem Dampfe niedergeschlagene Flüssigkeit in 

Lorenz, Neuere Kühlmaschinen. 8. Aufl. 2 
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einem Arbeitscylinder ihren Energieinhalt solange 
abgeben, bis ihre Temperatur auf ein gewünschtes 
niederes Niveau gesunken ist, so können wir sie 
bei dieser Temperatur und dem ihr entsprechenden 
niederen Druck unter Zuführung der Wärme Q2 
(Kälteleistung) verdampfen, nachher durch einen 
Kompressor ansaugen und wieder auf den höheren 
Druck bezw. die höhere Temperatur ohne Wärme- 
zufuhr verdichten ^), worauf sie schUefslich unter Ent- 
ziehung einer anderen Wärmemenge Qi wieder ver- 
flüssigt wird. Wir erhalten 
auf diese Weise ein Dia- 
gramm, Fig. 5, in welchem 
die einfach schraffierte 
Fläche den idealen Ar- 
beitsbedarf darstellt, 
während die doppelt 
schraffierte diejenige Ar- 
beit ergibt, welche man durch den Arbeitscylinder 
aus der Flüssigkeit wieder gewinnen konnte. 

Diesem Kreisprozesse entsprechen auch die 
oben durchgeführten Zahlenbeispiele. Die wichtigste 
Abweichung der praktischen Ausführung hiervon 
ist zunächst der Wegfall des eben genannten Arbeits- 
cylinders, die für bestimmte Kälteträger in der 
geringen Ausbeute, für andere in gewissen Konstruk- 
tionsschwierigkeiten begründet ist. Die wirkhch 
ausgeführten Maschinen des Kompressionssystems 
werden darum einen wenigstens um die Arbeit 
dieses Cylinders höheren Energiebedarf erfordern. 

*) Eine solche Zustandsänderung bezeichnet man auch 
als adiabatische, weil während derselben keine Wärme 
zu- oder abgeführt wird, bezw. als isentropische wegen 
der Unveränderlichkeit des Wärmegewichtes (Entropie). 
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5. Wärmeleitung und Wärmestrablung. In § 1 

und 2 haben wir gesehen, daXs bei der Berührung von 
Körpern verschiedener Temperatur der höher tem- 
perierte an den niederer temperierten Wärme abgibt. 
Genau dasselbe tritt auch zwischen zwei Teilen 
eines und desselben Körpers ein, wenn diese ver- 
schiedene Temperaturen haben, und dauert solange an, 
bis ein vollständiger Temperaturausgleich eingetreten 
ist. Erhalten wir dagegen beide Stellen immer 
auf denselben, von einander verschiedenen Tem- 
peraturen, verhindern also den Temperaturausgleich 
durch entsprechende Wärmezufuhr und Ableitung, 
so wird offenbar ständig ein Wärmestrom von der 
wärmeren zur kälteren Stelle des Körpers gehen. 
Dieser Wärmestrom wird auch noch aufrechterhalten, 
wenn wir eine Reihe von Körpern an einander 
ketten, von denen der am einen Ende befindliche 
auf einer anderen Temperatur erhalten wird, als der 
am entgegengesetzten Ende. Vorgänge dieser Art, 
welche wir als Wärmeleitung bezeichnen, treten 
überall auf, wo es sich um Übertragung von Wärme 
handelt. Sind die Temperaturunterschiede nicht 
grots, wie es ja den Aufgaben der Kälteerzeugung 
durchgängig entspricht, so ist die durch Leitung 
in Bewegung gesetzte Wärmemenge pro- 
portional dem zu ihrer Bewegungsrichtung 
senkrechten Querschnitt des Körpers und 
dieserTemperaturdifferenz, dividiert durch 
die Länge des Weges selbst. Stellen wir diesen 
Versuch mit mehreren Körpern an, so finden wir, 
dafs ' bei gleichen Temperaturdifferenzen, gleichen 
Querschnitten und Stromlängen doch verschiedene 
Wärmemengen von ihnen übertragen werden, sodafs 
wir annehmen müssen, dafs die einzelnen Körper 

2* 
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der Wärinebewegung einen verschiedenen Wider- 
stand entgegenstellen. Diesem Widerstand werden 
wir durch Einführung eines Zahlenfaktors, des sog. 
Wärmeleitungskoeffizienten gerecht, der uns 
angibt, welche Wärmemenge in Kalorien stündlich 
durch einen Würfel von 1 m Seitenlänge hindurch- 
geht, wenn eine Würfelfläche (von 1 qm) genau 1^ 
wärmer ist als die ihr gegenüberstehende. Je nach 
der Gröfse dieses Koeffizienten unterscheiden wir 
nunmehr gute und schlechte Wärmeleiter 
oder Leiter schlechtweg und Isolatoren, welch 
letztere wir in der Technik dazu benutzen, den 
Wärmedurchgang dort möglichst zu vermindern, 
wo er uns unerwünscht ist. 

Die Wärmeleitung ist an das Vorhandensein 
einer Temperaturdifferenz geknüpft und verläuft 
immer in der Richtung vom höheren zum niederen 
Temperaturniveau. Da ein umgekehrter Wärme- 
strom nicht ermöglicht werden kann, so bezeichnen 
wir die Wärmeleitung als einen nicht umkehr- 
baren Vorgang. Wichtig ist dabei, dafs die 
Wärme auf ihrem Wege keine Arbeit leistet, son- 
dern in unveränderter Menge das niedere Niveau 
erreicht. Wollten wir sie wieder auf höheres Ni- 
veau bringen , d. h. einen Wärmeübergang von 
einem kälteren auf einen wärmeren Körper vermit- 
teln, so müssen wir dazu Energie aufwenden. Diese 
Thatsache fafst man nach Clausius in den Satz 
zusammen, dafs ein Wärmeübergang von 
einem kälteren nach einem wärmeren 
Körper ohne Kompensation nicht durch- 
führbar ist. 

Praktisch lassen sich derartige nicht umkehr- 
bare Vorgänge niemals vollständig vermeiden, so- 
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dafs thatsächlich die Erzielung eines vollkommen 
umkehrbaren Kreisprozesses unmöglich ist. Wenn 
wir denselben oben trotzdem betrachteten, und ihn 
als Vergleichsmafsstab für wirkliche Prozesse weiter- 
hin benutzen, so ist dies darin begründet, dafs man 
einerseits durch Vergröfserung der Wärmedurch- 
gangsflächen das zur Wärmeleitung nötige Tem- 
peraturgefälle beliebig verkleinern, andererseits aber 
"diese selbst, da wo sie unzweckmäfsig ist, durch 
reichliche Isolation beliebig verringern können. 

Auch zwischen Körpern von verschiedener Tem- 
peratur, welche nicht mit einander in Berührung 
stehen, findet erfahrungsgemäfs ein Wärmeüber- 
gang statt, den wir als Wärmestrahlung be- 
zeichnen. Dieser Vorgang könnte vollkommen rein 
nur im absoluten Vakuum sich abspielen und läuft 
darauf hinaus, dafs an der Oberfläche des warmen 
Körpers die Wärme sich in strahlende Energie 
(deren Unterschied gegenüber den Licht- und elek- 
trischen Strahlen lediglich in der Wellenlänge be- 
ruht) verwandelt, an der Oberfläche des kälteren da- 
gegen diese wieder in Wärme übergeht. Da nun 
der Zwischenraum zwischen dem in solcher Weise 
wärmeaustauschenden Körper stets mit Gasen, z. B. 
Luft ausgefüllt ist, diese aber einen Teil der sie 
durchdringenden Strahlen absorbiert und ihre 
Energie in Wärme verwandelt, so gelangt niemals 
die ganze ausgestrahlte Wärme an ihr Ziel. Für 
technische Anwendungen ist diese Absorption von 
Wärmestrahlen ohne erhebliche Bedeutung, da hier 
nur diejenigen Wärmemengen interessieren, welche 
ein warmer Körper an seine Umgebung wirkUch 
verliert, bezw. ein kalter Körper von dieser erhält. 
Die rechnerische Behandlung dieser Vorgänge bietet 
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aufserdem noch grofse Schwierigkeiten , nachdem 
Kirch hoff die Einführung eines sog. äufseren 
Leitungskoöffizienten, durch welchen man 
sowohl der Strahlung, wie auch der Wärmeleitung 
durch die Luft gerecht werden wollte, als willkür- 
lich und darum irreführend gekennzeichnet hat. 

Gegen die Aus- und Einstrahlung von Wärme 
kann man sich nur durch Oberflächen schützen, 
welche eine äufserst geringe Absorption der Wärme 
gestatten, wie Metallspiegel oder weifsen Anstrich. 
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3Iethodeii nnd Energieverbrauch der Kälte- 
erzengung, 

6. Methoden der Kälteerzeugung. Die Kälte- 
erzeugung beruht in neuerer Zeit fast ausschliefslieh 
auf der kräftigen Bindung von Wärme infolge der Ver- 
dampfung mehr oder weniger flüchtiger Flüssig- 
keiten (kondensierter Gase) bei niedererTempe- 
ratur. Die früher häufig, jetzt aber nur noch selten 
zur Kälteerzeugung verwendete Abkühlung atmo- 
sphärischer Luft während ihrer Expansion unter Lei- 
stung äufserer Arbeit in sog. Kaltluftmaschinen 
hat sich dagegen als sehr unökonomisch erwiesen, weil 
hierbei wegen der geringen Wärmebindungsfähigkeit 
der Luft (für 1» C. nur 0,2377 Cal. pro 1 kg oder 
rund 0,3 Cal. pro 1 cbm) einerseits die untere Tem- 
peraturgrenze auf Kosten des Arbeitsverbrauches sehr 
erniedrigt werden mufste und anderseits beträcht- 
liche Luftmengen zu bewältigen waren, denen dann 
ganz unförmige Abmessungen der Maschinen und 
damit auch enorme Reibungsverluste entsprachen. ^) 

^) Diese Maschinen bestanden immer aus einem Kom- 
pressor zur Verdichtung der Luft, aus einem K ü h 1 a p p a • 
rate, in welchem die Kompressionswärme an Kühlwasser 
übertragen und dadurch die Temperatur der Luft bis nahe 
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Aufserdem wurde die Stetigkeit des Betriebes durch 
die niemals ganz zu vermeidenden Schneebildungen 
aus dem Feuchtigkeitsgehalt der Luft und deren 
Reinheit, wenn sie aus der Maschine austretend zu 
Kühl zwecken verwendet w^erden sollte, durch mit- 
gerissenes Schmiermaterial beeinträchtigt. Da alle 
diese Nachteile den auf dem Venlanipfungsprinzip 
basierten Kaltdampfmaschinen bei zweckmäfsi- 
ger Wahl der in ihnen zirkulierenden Flüssigkeit, 
des sog. Kältemediums oder Kälteträgers, 
entweder gar nicht oder doch nur in sehr beschränk- 
tem Mafse innewohnen, so hat diese Maschinen- 
gattung die KaJtluftmaschinen z. Z. vollständig ver- 
drängt, und es besteht für uns keine Veranlassung 
mehr, auf deren oft sinnreiche Konstruktion hier 
näher einzugehen.^) 

auf die Wässertem peratur erniedrigt werden konnte, und 
schliefslich aus einem K x p a n b i o n scy I i n d e r, in welchem 
sie arbeitend eine so tiefe Temperatur annahm, um beträcht- 
liche Wärmemengen aufnehmen zu können. Kompressor und 
Expansionscylinder waren gewöhnlicli durch eine Kurbelwelle 
vereinigt, wenn ihre Kolben nicht schon eine gemeinsame 
Stange besafsen. Da der arbeitleistende, ganz wie ein Dampf- 
cylinder mit Steuerung versehene ExpansionscyUnder allein 
nicht im stände ist, den Kompressor zu treiben, so mufste 
die Differenz durch einen Motor gedeckt werden, der eben- 
falls gewöhnlich an derselben Kurbelwelle angriff. 

Näheres über derartige ältere Maschinen siehe in der 
Abhandlung von A. C. Kirk: >0n the mechanical production 
of cold« in den Proceedings of the Institution of Civil En- 
gineers 1874. Neuere Versuche siehe in Schröters >Unter- 
suchungen an Kältemaschinen verschiedener Systeme c. I. Be- 
richt. München 1887. 

^) Seltsamerweise werden diese überlebten Maschinen 
auch in den neuesten Handbüchern noch immer ausführlich 
besprochen, ohne dafs die Verfasser es wagen, auf Grund 
der notorischen Minderwertigkeit das Todesurteil über sie 
endgültig auszusprechen. 
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Die Kaltdampfmaschinen, mit denen wir uns in 
-der Folge allein zu beschäftigen haben, zerfallen 
nun in drei Gruppen und zwar: 

I. In reine Kompressionsmaschinen, in 
denen Ammoniak, Kohlensäure oder schwef- 
lige Säure, sämtlich wasserfrei, nach ihrer Ver- 
dampfung in einem Röhrenapparat, dem sog. Ver- 
dampfer oder Refrigerator von einem Kom- 
pressor angesaugt, verdichtet und in einem zweiten 
RöhrenappSPSf, dem Kondensator, durch Wasser- 
kühlung verflüssigt werden, um schHefslich vermittelst 
des zur Abdrosselung der Druckdifferenz eingeschal- 
teten Regulierventils wieder in den Verdampfer 
zurückzutreten. 

II. In reine Absorptionsmaschinen, in 
denen als Kälteträger ausschHefslich Ammoniak 
zur Anwendung gelangt, welches nach der Ver- 
dampfung von Wasser absorbiert, in dieser Lösung 
durch eine kleine Pumpe auf höheren Druck ge- 
bracht und unter diesem durch unmittelbare Wärme- 
zufuhr (gewöhnlich Dampfheizung) wieder aus der 
Lösung ausgetrieben wird, um schHefslich, von mit- 
gerissenem Salmiakgeist thunlichst befreit, durch 
Kühlwasser verflüssigt und vermittelst eines Über- 
strömventils in den Verdampfer zu erneuter Wärme- 
aufnahme zurückgeführt zu werden. 

III. In aus I und II kombinierte Maschinen, 
in denen als Kälteträger wie unter II zunächst A m - 
moniak verwendet wird, welches von einem Kom- 
pressor wie in der Gruppe I aus dem Verdampfer 
augesaugt und auf den der Absorption entsprechen- 
den Sättigungsdruck verdichtet wird, ohne dafs an 
der Absorptionsmaschine sonstige Änderungen vor- 
genommen sind. 
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Eine andere hierher gehörige Kombination bilden 
die Wasserdampfkühlmaschinen, auch Va- 
kuummaHchinen genannt, weil in ihnen Wasser- 
dampf unter einem der niedrigen Temperatur ent- 
sprechenden Vakuum aus einer hierdurch abgekühl- 
ten Salzlösung gebildet, und alsdann zum kleineren 
Teile durch die zur Aufrechterhaltung des Vakuums 
(1 bis 2 mm Quecksilbersäule) nötige Luftpumpe ins 
Freie geschafft, gröfsten teils aber in einem beson- 
deren Kaum (dem Absorber) von konzentrierter 
Schwefelsäure aufgenommen wird. Zur Wieder- 
verwendung der letzteren mufs der Wasserdampf 
schliefslich wieder ausgetrieben, die Säure aber von 
neuem konzentriert werden, was bei den älteren, 
gänzlich verlassenen Maschinen dieser Gattung durch 
Dampfheizung erfolgte, bei neueren dagegen durch 
direkte Berührung der Schwefelsäure mit den heifsen 
Abgasen einer Koksfeuerung geschieht, worauf die 
ebenfalls mit erhitzte Säure durch Wasser abgekühlt 
und dem Absorber wieder zugeführt werden kann. 
Das so aus der Maschine entfernte, der Salzlösung 
im Verdampfer entzogene Wasser mufs zur Aufrecht- 
erhaltung des Beharrungszustandes natürlich immer 
ersetzt werden. 

Von diesen verschiedenen Systemen gelangte 
die reine Absorptionsmaschine, um deren Ausbildung 
sich Carrä die gröfsten Verdienste erwarb, zuerst 
zu einer w^eitgehenden industriellen Anwendung, 
wurde aber, nachdem das Kompressionssystems durch 
Pictet und Linde zu hoher Vollkommenheit ge- 
bracht worden war, von diesem stark verdrängt, so- 
dafs man heute nur noch selten Absorptionsmaschinen 
bei uns im Betriebe vorfindet, während sie sich in 
wärmeren Klimaten aus Gründen, die wir noch 
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kennen lernen werden, erhalten haben. Die unter 
III zuerst genannte von A. Osenbrück vorge- 
schlagene Vereinigung der Absorptionsmaschine mit 
einem Kompressor ist überhaupt nicht aus dem Ver- 
suchsstadium hinausgelangt, während die Vakuum- 
maschine in der von Windhausen vorgeschlagenen 
Gestalt an den Schwierigkeiten der chemischen 
Wirkungen der Schwefelsäure und eines nur inter- 
mittierenden Betriebes gescheitert ist. Jedenfalls 
haben wir festzustellen, dafs augenblicklich die 
reine Kompressionsmaschine das Feld fast 
ausschliefslich beherrscht, so dafs wir uns im fol- 
genden vorwiegend mit dieser, auch den praktischen 
Anforderungen der Betriebssicherheit und der Gleich- 
artigkeit in der Erhaltung der Temperaturen in 
hohem Mafse genügenden Maschinengattung be- 
schäftigen werden. 

Die nachstehende schematische Fig. 6 verdeut- 
licht den Zusammenhang der Hauptapparate der 
Kompressions-Kaltdampfmaschinen. Der zur Ver- 
dichtung des dampfförmig angesaugten Kälteträgers 
dienende Kompressor P ist im wesentlichen 
eine mit selbstthätigen Ventilen (seltener mit einem 
Schieber) versehene Luftpumpe. Die Saugventile 
sind mit Si Äj, die Druck ventile mit J>i und J)2 
bezeichnet. 

Die gemeinsame Druckleitung CC führt vom 
Kompressor in den Kondensator^ und mündet 
dort in ein Spiralrohrsystem, welches vom Kühl- 
wasser, bei Ä eintretend und bei B das GefäCs ver- 
lassend, umspült wird. Ein im Innern des Konden- 
sators angebrachtes, in der Figur nicht gezeichnetes 
Rührwerk sorgt für die fortwährende Bewegung des 
Wassers, welches selbst von einer Pumpe herbei- 
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zuschafEen ist. Ih^n Übertritt des im Kondensator 
verflüssigten Kälteträgers in das Spiralrohrsystem 
des Verdampfers V vermittelt das Regulier- 
ventil I\\ Drr Verdampfer V selbst entspricht iu 
seiner Bauart genau dem Kondensator, enthält wie 
dieser ein Rührwerk und wird im allgemeinen von 



A-^ 




Fig. 6. 

einer bei E ein- und bei F austretenden, schwer ge- 
frierbaren Salzlösung durchströmt. Diese Salzlösung 
wird, nachdem sie im Verdampfer abgekühlt worden 
ist, durch besondere Pumpen der Vorwondungsstelle 
(z. B. den ßrauereikellern) zugeführt und kehrt er- 
wärmt in den Verdampfer zurück, während der in 
diesem Apparat in Dampfform übergegangene Kälte- 
träger durch die Saugleitung OG dem Kom- 
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pressor P zuströmt, um den Kreislauf von neuem 
zu beginnen. 

Erheblich verwickelter gestaltet sich schon der 
Aufbau der Absorptionsmaschine, da in der- 
selben nicht nur für Kühlung des Kondensators, 
sondern auch für eine hiervon getrennte Abfuhr der 
Absorptionswärme gesorgt werden mufs, damit das 
zum Transport des Ammoniaks vom Verdampfer 
in den Kondensator dienende Wasser nicht durch 
zu hohe Steigerung der Temperatur in seiner Auf- 
nahmefähigkeit im Absorber beeinträchtigt werde. 
In der einfachsten Form der Absorptionsmaschine 
(Fig. 7) empfängt der Kondensator C die im 
Kocher K aus der Lösung (Salmiakgeist) ausge- 
triebenen heifsen Dämpfe kühlt sie ab und ver- 
flüssigt sie wie in den Kompressionsmaschinen. Der 
Übertritt in den Verdampfer T^ vollzieht sich ebenso 
wie dort durch ein Regulierventil B, Das unter 
Aufnahme von Wärme bei niederer Temperatur 
wieder verdampfte Ammoniak wird nunmehr in ein 
Gefäfs ö, den sog. Absorber, geleitet und ver- 
einigt sich hier mit der vom Kocher herfliefsenden 
armen Lösung, wobei die Absorptionswärme durch 
kaltes, bei A^ in ein Spiralrohrsystem ein- und bei 
Bi austretenden Kühlwasser entfernt wird. Die so 
entstehende reiche Lösung wird dann durch eine 
Pumpe P in den Kocher Ä" gedrückt, wo aus ihr 
das Ammoniak durch eine Dampfheizungsspirale DH 
ausgetrieben und dem Kondensator C wieder zu- 
geführt wird, worauf der Kreislauf wieder von neuem 
beginnt. Der so beschriebene Vorgang würde er- 
fordern, die heifs vom Kocher ablaufende arme 
Lösung etwa durch Kühlwasser auf die niedere Ab- 
sorbertemperatur zu bringen; anderseits mufs auch 
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die kalt dem Absorber entnommene reiche Lösung 
im Kocher bis auf diejenige Temperatur gebracht 
werden, bei welcher die Ammoniakentwickelung be- 
ginnt. Beide Vorgänge können indessen in einem 
sog. Temperaturwechsler T vereinigt werden, 
der den Wärmeaustausch der Flüssigkeiten im Gegen- 
strom vermittelt. 




Fig. 7. 

Aus dieser kurzen Beschreibung erkennt man, 
dafs sich in der Absorptionsmaschine zwei Kreis 
Prozesse abspielen, welche teilweise ineinander über- 
greifen. Neben dem Kreislauf des Ammoniaks voll 
zieht sich noch derjenige des Lösungs- oder Trans- 
portmittels in der Reihenfolge Absorber, PumpO; 
Temperaturwechsler, Kocher, Temperaturwechsler 
Absorber, wobei von aufsen Wärme im Kocher zu- 
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geführt, im Absorber aber solche entzogen wird. 
In unserer Fig. 7 sind die dem 2. Kreisprozesse ent- 
sprechenden, durchweg Flüssigkeit führenden Rohre 
horizontal schraffiert. Da die eigentliche Kälteleistung, 
<J. i. der Transport der Wärme aus dem Verdampfer 
in den Kondensator, einen Energieaufwand erfordert 
welcher jedenfalls bedeutend gröfser ausfällt als die 
von der Pumpe zu leistende Arbeit (siehe unter § 10), 
so mufs die im Kecher zugeführte Wärme ungefälir 
um den fraglichen Energiebedarf gröfser sein als 
die im Absorber entzogene, da ja im Temperatur- 
wechsler nur ein Austausch innerhalb des Apparates 
stattfindet. Der Kocher entspricht also, verglichen 
mit einer zum Antriebe einer Kompressionskühl- 
maschine benutzten Dampfmaschinenanlage dem 
Kessel, der Absorber dem Kondensator derselben, 
während der Temperaturwechsler etwa die Rolle 
-eines Speisewasservorwärmers ausfüllt. 

Neuerdings ist übrigens noch eine weitere Ver- 
besserung dieses Prozesses durch Einschaltung eines 
2. Temperaturwechslers für die aus dem 
Kocher und dem Flüssigkeitswechsler entweichenden 
Dämpfe vorgeschlagen worden. In demselben 
werden diese in einem Rohrsystem von einem Teile 
oder auch der ganzen Menge der vom Absorber 
kommenden kalten Lösung, bevor dieselbe in den 
1. Temperaturwechsler tritt, im Gegenstrom umspült 
und gelangen so mit einer etwas niederen Tempe- 
ratur in den Kondensator, als wenn sie direkt vom 
Kocher kämen. Auf diese Weise wird nicht nur 
das zu ihrer späteren Abkühlunge notwendig Kühl- 
wasser erspart, sondern auch die nochmalige nutzlose 
Erhitzung des im Temperaturwechsler entwickelten 
Dampfes beim Passieren des Kochers verhütet. 
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D<T nirdercn Temperatur wegen mufs bei beiden 
Systemen sowohl der Verdampfer als auch die Saug- 
leitung geg<'n das Eindringen unerwünschter Wärme 
von aufsen durch Isolation, d. h. Umhüllung mit 
schlecht leitenden Substanzen, geschützt werden. 

7. (Iiemisclie Eigenschaften der wichtigsten 
Kälteträger. Die ch<»misch(»n Eigenschaften der in 
Kühlmaschinen zur Wärmeübertragung verwendeten 
Kr»rper verlangen zunächst wegen ihres Einflusses 
auf die Lebensdauer der ganzen Anlage eine beson- 
dere Beachtung. In zweiter Linie kommt dann die 
Möglichkeit, dafs infolge chemischer Wirkungen die 
Betriebssicherheit leidet, in Frage. Wir haben schon 
oben gesehen, dafs gerade die Vereinigung beider 
Übelstände den Vakuum- oder Wasserdampfkühl- 
maschinen, in denen die chemisch aufserord entlich 
aktionsfähige Schwefelsäure (Hg S 04)als Absorptions. 
flüssigkeit dient, verhängnisvoll wurde. Es dürfte 
sich darum auch empfehlen, die z. Z. vorwiegend 
als Kälteträger dienenden Körper auf ihre chemi- 
schen Eigenschaften hier einer kurzen Prüfung zu 
unterwerfen. Es sind dies, wie wir sahen, Am- 
moniak (NHg), Kohlensäure (CO2), schwef- 
lige Säure (SO2) und Wasser (H2O), von denen 
das erstere in den Kompressionsmaschinen allein, 
in den Absorptionsmasehinen aber mit Wasser zu- 
sammenwirkt, während in einzelnen Fällan die 
Kohlensäure der schwefligen Säure nach Pictets 
Vorschlag früher beigemischt wurde. Jetzt werden 
diese beiden Körper in eigens hierzu konstruierten 
Maschinen, auf die wir noch zu sprechen kommen, 
allein verwendet. 

Ammoniak, Kohlensäure und schweflige Säure 
sind unter atmosphärischem Drucke innerhalb weiter 
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Temperaturgrenzen gasförmige Körper, welche sich 
in reinem Zustande gegenüber den in der Maschine 
vorwiegend verwendeten Kohle und Eisenlegierungen 
(Gufseisen, Stahl, Schmiedeeisen) so gut wie gänzlich 
neutral verhalten. Bei einer so kräftigen Base, wie 
Ammoniak, erscheint dies überraschend, ebenso bei 
der relativ starken schwefligen Säure, während die 
Kohlensäure wegen ihrer chemischen Inaktivität ja 
bekannt ist. Ein Angriff auf Metalle, insbesondere 
auf Kupfer und seine Legierungen (Bronce, Messing) 
durch Ammoniak findet indessen nur in Gegenwart 
von Sauerstoff (Luft) bezw. von Wasser statt, deren 
Eindringen in die Maschine darum thunlichst zu ver- 
meiden ist. In ganz geringen Mengen sind indessen 
solche Beimengungen, die sich bei den im Handel 
erhältlichen flüssigen NHg stets vorfinden, nicht be- 
denklich. Immerhin wird man zweokmälsig von der 
Verwendung des Kupfers bei Ammoniakmaschinen 
gänzlich absehen, da kleine Undichtheiten und mit 
ihnen der Anlafs zur gemeinsamen Wirkung von Luft 
und Wasserdampf kaum zu umgehen sind. Die 
besonders in Amerika, wo man mit hoher Über- 
hitzung der Dämpfe in den Kompressorcylindern 
arbeitet, gefürchtete Explosionsgefahr des Ammo- 
niaks^) besteht thatsächlich nicht, da die Zersetzung 
des NH3, und mit ihr das Freiwerden des explosiven 
Wasserstoffes erst bei Glühhitze erfolgt. Derartige 
Explosionen sind darum auch nur im Falle von Feuers- 
brunsten, bei denen grössere Teile der Maschinen bis 
zur Glut erhitzt werden, möghch und somit für den 
normalen Betrieb ohne jeden Belang. 



^) Siebel, Störungen im Kühlmaschinenbetrieb, Ice and 
Refrigeration 1894 und Zeitschrift für Kälteindustrie 1894. 
Lorenz, Neuere Kühlmaschinen. 8. Aufl. 3 
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Nichtsdestoweniger ist es wichtig, etwaige Ver- 
unreinigungen des Ammoniaks sowohl vor seiner 
Einfüllung in die Maschinen als auch währeud des 
Betriebes leicht feststellen zu können. Büerfür eignet 
sich am besten ein von der Gesellschaft für Lindes 
Eismaschinen eingeführtes, oben offenes, cylindri- 
sches Glasgefäfs von etwa 25 mm Durchmesser, an 
dessen Boden ein ca. 1 cm weites und mit Teilung 
versehenes Rohr von 3 ccm Inhalt angeschmolzen ist. 
Das ganze Gefäfs fafst etwa 30 ccm; es wird mit 
dem zu prüfenden flüssigen NH3 gefüllt und dann 
die Verdunstung des NH;, abgewartet. Dieselbe 
kann durch eine schwache Anwärmung (durch Auf- 
stellung des Gefäfses auf einen Dampfmaschinen- 
cylinder) noch beschleunigt, bezw. gründlicher durch- 
geführt werden. Der Rückstand, welcher nach Ver- 
suchen von Bunte und fiiitner^), sowie von 
Lange^) aus Wasser, alkoholartigen Substanzen, 
sowie höher siedenden organischen Körpern besteht, 
ermöglicht ein Urteil über den Grad der Verun- 
reinigung. 

Es sei gleich hier bemerkt, dafs die orga- 
nischen Substanzen wahrscheinlich von dem Schmier- 
öl, welches in der Kompressionspumpe bei der 
Fabrikation des Ammoniaks verwendet wird, 
bezw. von Kompressoröl der Kühlmaschine selbst her- 
rühren, während das Wasser entweder während des 
Betriebes durch die gegen Abtropfen nicht geschützte 
Ölpumpe hineingelangt ist oder auch Rückstände 
beim Ausdampfen der Rohrschlangen darstellt. 



1) Zeitschrift für Kälteindustrie 1897, Journal für Gas- 
beleuchtung und Wasserversorgung 1897. 

*) Zeitschrift für Kälteindustrie und Wochenschrift für 
Brauerei 1897. 
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Beide Übelstände können natürlich durch sorgfältige 
Behandlung leicht vermieden werden. 

Die Verunreinigungen der Kohlensäure, 
welche besonders durch den Geruch kenntlich wer- 
den, sind von Grünhut ^) studiert worden. Der- 
selbe fand bei künstlich hergestellter, nachher kom- 
primierter und verflüssigter CO2 zunächst erhebliche 
Mengen von Eisenoxydhydrat sowie Chloride und Sul- 
fate des Eisens. Diese Verbindungen sind zweifellos 
bei der Darstellung des CO2 in Gegenwart von 
Wasser und Luft bezw. anderer Säuren, z, B. 
Salz- und Schwefelsäure, entstanden. Sind solche 
Säuren, wenn auch in Spuren, der in die Maschinen 
eingefüllten CO2 beigemengt, so können sie in 
hohem Grade zerstörend wirken. Es empfiehlt sich 
darum, für den Kühlmaschinenbetrieb, wenn irgend 
möglich, nur natürliche CO2ZU verwenden, welche von 
derartigen Beimengungen erfahrungsgemäfs frei ist 
und überhaupt einen hohen Grad von Reinheit besitzt. 
Die Beimengung von Luft ist nur dann schädlich, 
wenn gleichzeitig Wasser in der Maschine sich be- 
findet, dessen Wirkung übrigens durch das zur 
Schmierung fast allgemein übliche Glycerin, mit dem 
es sich in allen Verhältnissen mischt, vermindert 
wird. Da das Glycerin auch häufig zur Schmierung 
der Kompressionspumpen bei der Herstellung der 
CO 2 benützt wird, so ist sein Auftreten als Verun- 
reinigung der in Flaschen käuflichen CO2 ebenso 
begreiflich wie unbedenkhch. 

Über die Wirkung der Verunreinigungen der 
schwefligen Säure bestanden bis vor kurzem 
noch grofse Meinungsverschiedenheiten, welche von 



1) Chemiker-Ztg. 1895, Zeitschr. für Kälte-Industrie 1895. 

3* 



36 Kupitel II. 

Langi**) nur teilweise aufgeklärt wurden. Derselbe 
wi«s nacl», dals reine flüssige SO2 erst bei + 96^ C. 
in minimaler, aber doch nachweisbarer Weise das 
Eisen angreift, während eine Beimischung von Wasser 
von dem die SO 2 bis 1% aufzunehmen vermag, den 
Angriflspunkt bis zu 70® erniedrigte. Da nun solche 
Temperaturen, wie wir noch sehen werden, nur 
nach der Kompression in den Maschinen auftreten, 
wobei die schon verdichtete SO 2 vollkommen gas- 
förmig ist, d. h. keine Spur von Flüssigkeit mehr 
enthält, so besteht thatsächlich keine Gefahr. In 
der That sind denn auch bei dieser Maschinen- 
gattung chemische Angriffe der ( -ylinderwandungen 
und Ventile bisher auch nach langem Betriebe nicht 
zu konstatieren gewesen, was Lange der Wirkung 
der Kompressorkühlung zuschreibt, obwohl diese 
die Druckventile nicht zu schützen vermag. Auch 
die von Venator-) geäufserte Befürchtung, dafs 
in dem unter Vacuum stehenden Verdampfer der 
Schwefligsäuremaschinen Luft und Wasserdampf 
eindringt und zur Bildung von krystallisierten 
Schwefligsäurehydraten (SOo + n Hg 0) führt, welche 
nicht nur den Wärmedurchgang durch die Rohr- 
waudvmgen beeinträchtigen, sondern auch beim Ein- 
dringen in den Kompressor ausschleifend wirken 
sollen, hat sich in der Praxis nirgends bestätigt. 

Wir können demnach aus den vorstehenden 
Erörterungen den Schlufs ziehen, dafs die drei 
wichtigsten Kälteträger, NH^, C02undS02 
bei genügender Reinheitkeine chemischen 
Wirkungen auf die Organe der Kühl- 

1) Zeitschrift für Kälte-Industrie 1899. S. 81 ff. 
«) Ebenda. S. 132. 
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maschinell ausüben. Auf ihren Einflufs auf 
die Schmiermaterialien kommen wir bei Gelegenheit 
der Besprechung der Stopfbüchsenkonstruktionen 
noch zurück. 

8. Physikalische Eigenschaften der wichtigsten 
Kälteträger. Bevor wir zur Besprechung der Kon- 
struktion und des Betriebes der mit Ammoniak, 
Kohlensäure und schwefliger Säure ^) arbeitenden 
Maschinen übergehen, wird es sich daher empfehlen, 
die Eigenschaften dieser Körper im Hinblick auf 
ihre Kälteleistungsfähigkeit kurz festzustellen, 
und zwar erscheint dies um so notwendiger, als 
gerade über diesen Punkt in der Praxis nur wenig 
Klarheit herrscht und er zum Ausgang heftiger 
Streitfragen zwischen den Lieferanten der einzelnen 
Kühlmaschinen geworden ist, denen der Abnehmer 
gewöhnlich ratlos gegenüber steht. Wenn es auch 
praktisch kaum noch von Bedeutung ist, so wollen 
wir doch das Wasser, bezw. den Wasserdampf (H 2 0) 
in unsere Betrachtung mit einschliefaen, da, wie sich 
zeigen wird, dieser Körper einen sehr bequemen Ver- 
gleichsmafsstab darbietet. 

*) Abgesehen von der im vorigen Paragraph schon er- 
wähnten Mischung aus SO, mit einigen Prozenten CO, (sog. 
Flüssigkeit Pictet), deren physikalische Eigenschaften 
eich wenig von denen der reinen SO, unterscheiden, findet 
man noch vereinzelt nach einem älteren, von ihm selbst 
jedoch bald wieder aufgegebenen Vorschlag Prof. Lindes 
Methyläther; auch Schwefelkohlenstoff, dessen 
Feuergefährlichkeit seiner Anwendung indessen hindernd im 
Wege steht. Diese letztere ist im Verein mit den relativ 
grofsen Kompressordimensionen wohl auch der Grund für 
das frühzeitige Verschwinden der Äther-Maschinen, in denen 
Schwefeläther nach dem Vorschlage von Siebe cirku- 
lierte, gewesen. In Frankreich werden neuerdings Maschinen 



HS Kapitel II. 

Für die Beurteilung der Kälteleistungsfähigkeit 
eines Körpers ist nun vor allem die Kenntnis zweier 
Werte von Bedeutung, der sogen. Flüssigkeits- 
wärme, welche angibt, wieviel Calorien einem Kilo- 
gramm der Flüssigkeit von 0^ C. zuzuführen sind, 
um es auf eine andere Temperatur zu erwärmen, 
und weiter der sog. latenten oder Verdampfungs- 
wärme, welche die Anzahl von Calorien angibt, 
die zur vollständigen Verdampfung der Flüssigkeit 
benötigt werden. Auch dieser Wert schwankt mit 
diT Temperatur, so zwar, dafs er mit dem Ansteigen 
derselben stets abnimmt, und im kritischen Zustande 
des Körpers, in welchem zwischen' Flüssigkeit und 
Dampf ein Unterschied nicht mehr wahrnehmbar, 
und bei dessen Überschreitung (auf die Temperatur 
bezogen) eine Verflüssigung ausgeschlossen ist, ver- 
schwindet. Mit der Kenntnis dieser beiden Werte, 
welche durch zahlreiche Experimentatoren für ver- 
schiedene Temperaturen und eine grofse Anzahl von 
Körpern festgestellt und in Tabellen vereinigt wurden, 
ist man dann sofort im stände, bei gegebener Tem- 
peratur des Kälteträgers vor und hinter dem — 

mit Chlormethyl (CHg Cl) betrieben, welche sich nach 
einem Aufsatze von L. Zigliani (Zeitschr. f. d. ges. Kälte- 
Industrie 1898 u. 1899) gut bewährt haben. Nach den Tabellen 
von Landolt und Börnstein (2. Aufl. Berlin 1894) beträgt 
die Verdampfungswärme 96,9 Cal. bei 0* und das Volumen 
pro 1 kg 0,44 cbm, während (nach Regnault) 
einer Temperatur von — 20^ —10« 0» -flO<> +20 o +30« 
ein abs. Druck von 1,20 1,78 2,57 3,63 4,99 6,71kg/qcm 
entspricht. Damit kommt dieser Körper der SO, am nächsten, 
erfordert indessen noch gröfsere Kompessorvolumina, wogegen 
unter normalen Verhältnissen kein Vakuum in der Maschine 
zu befürchten ist. Da über die Flüssigkeitswärme keine An- 
gaben vorliegen, so können wir den Vergleich des CH, Ol 
mit anderen Kälteträgern nicht weiter durchführen. 
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alleu Kaltdampfmaschinen gemeinsamen — Regulier- 
ventil die von der Gewichtseinheit (1 kg) des Kälte- 
trägers zu erwartende Kälteleistung ohne jede Rech- 
nung zu ermitteln. Die letztere bestimmt sich näm- 
lich fast genau ^) als die latente Wärme bei der Ver- 
dampfertemperatur, vermindert um die Differenz der 
den beiden Temperaturen entsprechenden Flüssig- 
keitswärmen, welche Wärmemenge ja in den Ver- 
dampfer mitgenommen wird. Daraus erhellt sofort, 
dafs von der Verdampfungswärme um so weniger 
nutzbar gemacht werden kann, je gröfser die Flüssig- 
keitswärme in ihrem Verhältnis zu dieser ist. Die 
nachstehende kleine Tabelle I enthält für einige 
Temperaturen die Werte der beiden hier in Betracht 
kommenden Gröfsen. 

Hieraus folgt, dals durch die unvermeidliche 
Mitnahme der Flüssigkeitswärme in den Verdampfer 
das Wasser als Kälteträger am wenigsten in seiner 
Leistungsfähigkeit beeinträchtigt wird, etwas mehr, 
aber immerhin nur unbedeutend, Ammoniak und 
schweflige Säure, sehr erheblich dagegen die Kohlen- 
säure. Trotz dieser Thatsachen finden wir, dafs man 
den scheinbar geeignetsten Körper, das Wasser, in 
Kompressionsmaschinen überhaupt nicht, sondern 
nur schweflige Säure, Kohlensäure und bei weitem 
am häufigsten Ammoniak verwendet. Eine an- 
nähernde, wenn auch noch nicht vollkommen hin- 
reichende Erklärung hierfür gewährt uns die Betrach- 
tung der Pressungen, unter denen die fraglichen 

Es ist besonders hervorzuheben, dafs diese einfache 
Überlegung keine Rücksicht auf den — allerdings meist ge- 
ringen — Arbeitsbetrag nimmt, welcher der Druckdifferenz der 
Flüssigkeit zwischen Kondensator und Verdampfer entspricht, 
mithin nur eine angenäherte Gültigkeit besitzt. 
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Körper bei den obigen Temperaturen stehen, und die 
Vohnnina, welcbe sie als gerade trocken gesättigte 
Dämpfe einnebmen würden. Die letzteren Zahlen 
wieder bezogen auf 1 kg sind alsdann im Verein mit 
der aus Tal>. I hervorgehenden Kälteleistung bestim- 
mend für die Dimensionen der Kompressorcy linder. 
Sie sind mit den zugehörigen Pressungen in die 
Tabelle II aufgenommen worden. 

Tabelle I.') 



t\ 


Verdampfunj^Hwärme 
pro 1 kjT in Cal. 


FlüHBigkeitswärme pro 1 kg 
in Cal. 


r 


MI, (X), SO, H,0 


NH, CO, SO, 


H,0 


— 20^ 


327,2 ;6r),3r> 95,00 <>20 


- 17,;^ - 9,56 


— 6.20 


-20 


— 10« 


322,3,61,47 93.44 614 


- 8,83 — 5,00 


— 3,16 —10 


O'' 


316,1:55,45 '^MO 607 


i 








+ 10" 


308,6 47,74 88,29 600 


+ 9,17 + 5,71 


+ 3,28 


+ 10 


+ •200 


299,9 36,93 84,70, 593 


+ 18,66 '+12,82 


+ 6.68 


+ 20 


+ 30« 


289,7 i 15,00 80,44, 585 


+ 28,49; + 25,25 


+ 10,19 


+ 30 


+ 40« 


278,0. - 75,50; 579 


+ 38,64, - 


+ 18,82 


+ 40 



Die 1\ib. II enthält, wie schon Tab. I für CO2, 
keine Werte mehr für die in F'rage stehenden 
Grofsen bei + 40 0, da der kritische Punkt für diesen 

^) Die Dampftabellen für Nllg und CO, sind nach Mol Her, 
Zeitschr. f. d. ges. Kältelnd. 1895 S. 69 u. 91, wiedergegeben; 
für SO2 und H^O dagegen nach Zeuner, Technische Thermo- 
dynamik Bd. II, aufgenommen bezw. berechnet worden. Dies 
gilt auch von der folgenden Tabelle II. Die Drücke in der- 
selben sind, wie ausdrücklich noch hervorgehoben werden 
mufs, als a b so 1 Ute zu verstehen, d. h. vom absoluten Vakaam 
aus gerechnet. Von den in der Technik gebräuchlichen 
Überdrücken (vom Atmosphärendruck aus gerechnet) 
unterscheidet sich der absolute Druck um rund 1 kg/qcm. 
Siehe auch Fufsnote S. 10. 
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Körper schon bei + 31,35^ mit einer absoluten 
Pressung von 75,3 kg/qcm überschritten ist. Der 
Umstand, dafs oberhalb dieses Zustandes keine 
Änderung des Aggregatzustandes mehr erfolgt, also 
die Verdampfungswärme verschwindet, gab früher 
zu der Vermutung Anlals, dafs die Kohlensäure- 
maschine dann unwirksam würde, wenn ihr Kon- 
densatordruck über dem kritischen liegt, bezw. wenn 
es nicht möglich wäre, die Temperatur vor dem 
Regulierventil unter den kritischen herabzudrücken. 

Tabelle II. 





Pressung absol. in kg 
pro qcm 


Volumen von 1 kg in cbm 


r 


NH3 


CO, 


SO, 


H2O 


NH3 


CO, SO, 


H,0 


— 20« 


1,90 


20,3 


0,652 


0,0012 


0,645 


0,0195 


0,503 


994,78 


— 10» 


2,92 


27,1 


1,037 


0,0028 


0,432 


0,0143 


0,329 


451,42 


0» 


4,35 


35,4 


1,584 


0,0060 


0,298, 


0,0104 


0,224 


210,68 


+ 10« 


6,27 


45,7 


2,338 


0,0121 


0,211 


0,0075 


0.152 


108,52 


+ 20^^ 


8.79 


58,1 


3,347 


0,0229 


0,154 


0,0052 


0,107 


58,73 


+ 300 


12,01 


73,1 


4,666 


0,0415 


0,114 


0,0030 


0,076 


33,27 


+ 400 


16,01 


— 


6,349 


0,0722 


0,087 


— 


0,055 


19,65 



Diese Ansicht stand mit der Erfahrung im Wider- 
spruch, nach welcher auch in den extremsten Fällen 
kein Versagen dieser Maschinen eintrat, wenn auch 
ihre Leistungsfähigkeit gegenüber derjenigen bei 
normalen Kondensatordrücken und Temperaturen er- 
heblich geringer ausfiel. Es liegt dies, worauf hier 
nicht weiter eingegangen werden kann, an dem in 
diesem Bereiche sehr hohen und mit der Tem- 
peratur stark veränderlichen Werte der 
spezifischen Wärme der COg bei konstan- 
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teni Drucke, welche die Entziehung ganz be- 
deutend gröfserer Wärmemengen, als das Äquivalent 
der Kompressorarbeit beträgt, im Kondensator er- 
möglicht und damit die Kälteleistungsfähigkeit') 
aufrecht erhält. 

Mit Hilfe unserer beiden Tabellen ist es nun 
leicht, die theoretische Kälteleistung und die Kom- 
pressordimensionen der mit verschiedenen Kälte- 
trauern arbeitenden Maschinen bei gegebenen Tem- 
peraturen (und Pressungen) im Kondensator und 
im Verdampfer, sowie vor dem Regulierventil zu 
vergleichen. Diese letztere Temperatur braucht 
nämlich durchaus nicht mit der Sättigungstemperatur 
im Kondensator übereinzustimmen, da der Kälte- 
träger ja im (Jegenstrom bis auf die Zuflufstem- 
peratur des Kühlwassers heruntergekühlt werden 
kann. Um gleichzeitig auch den Einfluls dieser 
Unterkühlung festzustellen, wollen wir die ge- 
suchten Werte für zwei Fälle den Tabellen ent- 
nehmen, und zwar soll für beide im Verdampfer 
eine Temperatur von -^lO^C, im Kondensator eine 
Verflüssigungstemperatur von -|- 20® herrschen, mit 
welcher im ersten Fall der Kälteträger unmittelbar 
dem Regulierventil zuströmt, während er im zweiten 
vorher auf eine Temperatur von + 10^ herab- 
gekühlt werden soll. Dann erhalten wir die fol- 
gende Tabelle III, aus welcher sowohl die Kälte- 
leistung pro 1 kg jedes einzelnen der in Frage 
stehenden Körper für beide Fälle sich ergibt, wie 



^) Näheres hierüber siehe in den Abhandlangen Mol- 
liers, Zeitschrift f. Kälteindustrie 1895 und 1896, sowie in 
des Verfassers > Vergleichender Theorie und Berechnung der 
Kompressionskühlmaschinen«. Ebenda 1897, wo die Theorie 
auch auf diese Fälle ausgedehnt ist. 
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auch die zur Erzielung einer stündlichen Verdampfer- 
leistung von 100000 Cal. bei — 10« nötige Menge 
derselben und das durch Multiplikation mit dem 
in Tab. II enthaltenen Dampfvolumen folgende Hub- 
volumen des Kompressors, d. i. der von dem Kolben 
in der Stunde durchstrichene Raum entnommen 
werden kann. 

Die Tabelle III lehrt nun sofort, dafs die unter 
der mit der jetzt üblichen Praxis gut übereinstim- 
menden Voraussetzung gerade trocken angesaugter 
Dämpfe im Kompressor ermittelten Hubvolumina 
für eine gegebene Kälteleistung (hier also stündlich 
100000 Cal.) bei COg am kleinsten, gröfser schon 
bei NHg und SO2 ausfallen und schliefslich unter 
Anwendung von HgO auf ganz enorme Kompressor- 
dimensionen führen würde. Damit aber hätte man 
analog den verlassenen Kaltluftmaschinen bei Wasser- 
dampf aufserordentliche Reibungsverluste zu erwarten, 
welche die sonst vortrefflichen Eigenschaften dieses 
Körpers vollkommen aufheben, ganz abgesehen von 
der mit den äufserst niederen Pressungen (hohes 
Vakuum) verbundenen Gefahr des Eindringens von 
äulserer Luft in die Maschine. Aus diesen Gründen 
ist der Wasserdampf kaum jemals ernstlich als Kälte- 
träger für reine Kompressionsmaschinen in Betracht 
gezogen worden. 

9. Der indizierte Arbeitsverbrauch der Kom- 
pressionskühlmaschinen, welcher für deren praktische 
vergleichende Beurteilung in erster Linie mafsgebend 
ist, setzt sich aus einzelnen Posten zusammen, die 
je nach der Anordnung und Verwendung der Ma- 
schinen sehr verschieden ausfallen können. Diese 
einzelnen Beträge zerfallen in solche, welche vor- 
wiegend durch die Wahl des Systems bei gegebenen 
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unteren und oberen Temperaturen bestimmt sind, 
und andere, die wesentlich von der Gesamtdisposition 
der Anlage, insbesondere von deren Rohrleitungen 
abhängen. 

Unter den erstgenannten Posten spielt nun die 
durch den Indikator mefsbare sogenannte indi- 
zierte Kompressorarbeit die Hauptrolle. Es 
ist hier nicht der Ort, deren Gröfse auf rechnerischem 
Wege mit Hilfe der Thermodynamik festzustellen; 
dagegen läfst sich leicht nachweisen, dafs dieselbe 
bezogen auf eine bestimmte Kälteleistung für ver- 
schiedene Kälteträger unter sonst gleichen Verhält- 
nissen andere Werte annehmen wird. Denkt man 
sich nämlich zunächst einen Kälteträger, dessen 
Flüssigkeitsvolumen gegen das des Dampfes und 
dessen in den Verdampfer mitgebrachte Flüssigkeits- 
wärme gegenüber der Verdampfungswärme vernach- 
lässigt werden kann, Bedingungen, wie sie nach dem 
vorigen § der Wasserdampf ^) nahezu erfüllt, so wird 
mit dem Durchströmen durch das Regulierventil 
kein nennenswerter Verlust verbunden sein, und die 
unter solchen Verhältnissen ermittelte Kompressor- 
arbeit kann als ein Minimum betrachtet werden, 
dem sich die Praxis thunlichst zu nähern stre- 
ben wird. 

Für unser in Tabelle HI enthaltenes Beispiel 
würde sich dieser kleinste Arbeitsbedarf für 100000 
Cal. Kälteleistung im Verdampfer, wie aus unseren 
früheren Berechnungen (Kap. I. § 4) hervorgeht, 
auf ca. 17,9 Pferde stellen, wobei es natürlich 
gleichgültig ist, ob eine Unterkühlung vor dem Re- 

*) Dies ist auch der Grund, warum wir den Wasser- 
dampf als Vergleichskörper in unsere Tabellen aufgenommen 
haben. 
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^nli«Tventil stiittfin<let oder nicht, da der hierauf 
entfallende I>etrag gegenüber der Verflüssigungs- 
wärine hei dem gedachten Kälteträger verschwindet. 
Kbenso ist dabei vorausgesetzt, dafs der Kälteträger 
sowohl durch (He Ventile des Kompressors, wie auch 
durch die Rohrleitungen der ganzen Anlage wider- 
standslos hindurchtreten kann. 

Um nun aus dem kleinsten Arbeitsverbrauche 
<len wirkliclKMi für die einzelnen Kälteträger zu er- 
mittcjln, haben wir zunächst zu berücksichtigen, dafs 
(h'r obige Wert unter der N'oraussetzung erhalten 
wurde, dafs unter Wegfall der Flüssigkeitswärme 
die ganze Vor(himpfungswilrme^) zur Kälteleistung 
nutzbar gemacht wird. Da dies der Wirklichkeit 
nicht entspricrht, so ergiebt sich zunächst eine Er- 
höhung des Arbeitsverbrauches im Verhältnis 
der Verdampfungswärme zur wirklich 

') Wir nehmen, wie Hchon im vorigen Paragraphen an, 
dafs (lor vom Kompressor angesaugte Dampf immer gerade 
trocken gesttttigt int. Es hat sich dies als ökonomischer er 
wiesen, als das Ansaugen nasHcr Dämpfe, wenn dies letstere 
auch für den Maschinisten selbst bequemer war, da er nur 
<larauf zu achten hat, dafs die Druckrohrleitang 
nicht mehr als gut handwarm wurde. Diese Begel 
findet sich auch in den meisten, von den Lieferanten ihren 
Maschinen beigegebenen Betriebsvorschriften. Der Mehr 
aufwand an Arbeit beim trockenen Ansaugen wird, wie neb 
auch theoretisch nachweisen läfst (siehe meine Abhandlung 
in der Zeitschrift f. d. gesamte Kälte-Industrie 1897: Ver- 
gleichende Theorie und Berechnung der Kom- 
pressionskühlmaschine n), reichlich durch die grOfsere 
Kälteleistung aufgewogen, während die an die hiermit ver 
bundene Überhitzung geknüpften Befürchtungen sich alfl 
nicht stichhaltig erwiesen haben. Selbstverständlich darf die 
Überhitzung nicht zu weit getrieben werden und sollte für 
die angesaugten Dämpfe möglichst vermieden werden. 
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nutzbaren bezogen auf 1 kg der cirkulierenden 
Masse, wobei, wie ein Blick auf die frühere Tabelle III 
lehrt, die Unterkühlung vor dem Regulierventil schon 
«ine erhebliche Rolle spielt. 

Man kann die vom Kompressor verbrauchte 
Arbeit übrigens auch direkt bestimmen, wenn man 
für jede Saug- und Druckspannung deren Werte 
ja durch die Temperaturen im Verdampfer (abge- 
sehen von den weiter unten zu erwähnenden Ventil- 
überdrücken) gegeben sind, den mittlerenDruck 
kennt. Legt man, was angenähert zutrifft, für alle 
Kälteträger dasselbe Gesetz der adiabatischen Kom- 
pression zu Grunde, so ergiebt sich der Mitteldruck bei 
gegebenem Verhältnis der absoluten Konden- 
sator- zur V er dampf er Spannung durch Multi- 
plikation der letzteren mit den Zahlen der 2. Spalte 
der folgenden Tabelle IV. Dieser Mitteldruck stellt 
im Indikatordiagramme (Fig. 8) nichts anderes dar als 
die Höhe desjenigen 
Rechteckes , welches 
mit dem Diagramme 
selbst flächengleich ist. 
Die 3. Spalte gibt dann 
(wenn anfangs trocken 
gesättigte Dämpfe an- 
gesaugt werden) das 
Verhältnis der ab- 
solutenEndtemperatur zur Anfangs tempe- 
ratur (Verdampfertemperatur) an, bietet also einen 
Mafsstab für die in der Maschine auftretende Über- 
hitzung. 

Multipliziert man den aus dieser Tabelle ent- 
nommenen Mitteldruck mit der Kolbenfläche in 
qcm, so ergiebt sich der mittlere wirksame 
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Kolben druck, und weiter multipliziert mit dem 
vom Kolben in 1 Sekunde zurückgelegten Weges die 
Arbeit in nikg/Sek. bezw. mit dem Kolbenweg pro 
Stunde auf'h die Arbeit in nikg/Stunde. Es läuft 
dies auch, wie man erkennt, auf dasselbe hinaus, 
weim man den Mitteldruck in kg/qm mit dem pro 
Sekunde bezw. pro Stunde vom Kolben durch- 
strichenen Volumen in cbm multipliziert. Dividiert 
man scliliefslich diese Werte mit 75 mkg/Sek. bezw. 
270000 mkg/Stunden, so erhält man die Arbeit in 
Pferdestärken. 

Tabelle IV. 



BHtordruck : ,,^,j^.j. . y^.^. teinporatur: 
, ^ ''^|I <Iimi|>fer- Anfangs- 

«Iriu'k ^^'"^'"^ tcmpcratiir 



Konden- ! Mittel 

<^'V"pfr i 'd?£fr 

druck 1 "'^"»'■" 



End- 
temperatur: 
Anfangs- 
temperatur 



1,0 
1,2 

1,4 
U'y 
1,8 
2,0 
2,2 

2,6 
2,8 
3,0 
3,2 
3,4 
3,6 
3,8 




0,186 
0,350 
0,487 
<,G30 
0,752 
0,865 
0.970 
1,070 
1,163 
1,249 
1,344 
1,414 
1,491 
1,564 



1,000 
1.043 
1,081 
1,115 
1,145 
1,173 
1,200 
1,224 
1,247 
1,268 
1,288 
1,308 
1,327 
1,344 
1,361 



4,0 
4.2 
4,4 
4,6 
4,8 
5,0 
5,2 
5,4 
5,6 
5,8 
6,0 
7,0 
8,0 
9,0 
10,0 



1,684 
1,711 
1,766 
1,829 
1,891 
1,947 
2.006 
2,062 
2,116 
2,168 
2,216 
2,454 
2,666 
2,858 
3.036 



1,389 
1,395 
1,408 
1,423 
1,437 
1,450 
1,463 
1,476 
1,489 
1,501 
1,512 
1,567 
1,616 
1,660 
1,701 



Für eine Ammoniakmaschine unseres Beispiel» 
ohne Unterkühlung ist der absolute Verdampfer- 
druck laut Tab. II 2,92 kg/qcm, der Kondensator- 
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druck 8,79 kg/qcm, das Verhältnis beider also 
rund 3, demnach haben wir nach Tab. IV den 
Anfangsdruck 2,92 kg/qcm mit 1,249 zu multipli- 
zieren und erhalten so den Mitteldruck von 
3,647 kg/qcm = 36470 kg/qm. Da 1 kg NH3 
beim Ansaugen nach Tab. II ein Volumen von 
0,432 cbm besitzt, und nach Tab. III 339 kg NH3 
stündlich cirkulieren, so ist das stündliche Hub- 
volumen 0,432 • 334 = 146,4 cbm und die Arbeit 
5339200 mkg/Stunde, oder 5339200:270000 = 
19,77 Pferdestärken. Das Verhältnis dieses Wertes 
zum Minimalarbeitsverbrauch von 17,9 PS ist rund 
1,1, in guter Übereinstimmung mit dem Verhältnis 
der Verdampfungswärme zur nutzbaren Kälteleistung 
in der folgenden Tab. V (2. Zeile). 

Schliefslich ergibt sich noch die Endtemperatur 
der Kompression bei einer Anfangstemperatur von 
— 100, absolut also 263» zu 263 • 1,288 = 338,7 ^ 
oder + 65,70 C. 

Berücksichtigen wir noch, dafs die Widerstände 
in den Ventilen der Kompressoren erfahrungs- 
gemäfs je nach der Umdrehungszahl und Gröfse der 
Maschine ca. 5 bis 10^/^, im Mittel also 7,5% der 
Kompressorarbeit absorbieren, so erhalten wir den 
fraglichen indizierten Arbeitsbedarf aus der folgenden 
Tabelle V (Seite 50) für die in Tabelle III aufge- 
stellten Beispiele. 

Vergleicht man die zuletzt erhaltenen Werte 
mit zuverlässigen Versuchsresultaten an guten 
Maschinen, so wird man sie immer noch zu günstig 
finden. Es liegt das an dem Einflufs der inneren 
Undichtheiten, d.h. an der Unmöglichkeit voll- 
kommen dicht schliefsende Ventile und Kolben her- 
zustellen. Diese Undichtheiten, welche naturgemäfs 

Lorenz, Neuere Kühlmaschinen. 3. Anfl. 4 
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an neuen, gerade eingelaufenen Maschinen nicht be- 
deutend sind, wirken mit der Zeit bei allen Systemen 
störend, indem sowohl während der Verdichtungs- 
periode ein Teil der schon vorher hinausgeschobenen 
Masse durch das undichte Druckventil zurücktritt 
und teils durch das Saugventil, teils am Kolben 
vorbei nach dem Saugraume gelangt, als auch 
während der Saugperiode in den Cylinder schleichend 
dessen Saugvolumen teilweise einnimmt. Dieser ver- 
schlichene Teil hat aber stets Verdichtungsarbeit auf- 
genommen, ohne dafs er zur Kälteleistung wieder 
herangezogen werden kann. Der so entstehende 
Arbeits Verlust kann sehr beträchtlich (10 bis 20®/o) 
werden, und ist nicht nur von der ursprünglichen 
Ausführung, sowie der späteren Instandhaltung der 
Maschine, sondern auch von deren Umdrehungszahl 
abhängig. 

Die vorstehende Tabelle erlaubt nun, trotz der 
Unberechenbarkeit des eben erwähnten Verlustes im 
Verein mit Tabelle III, die einzelnen Kälteträger 
unter sich zu vergleichen. Man erkennt, dafs — 
abgesehen von dem nur der Vollständigkeit halber 
noch aufgenommenen Wasserdampf — der Arbeits- 
verbrauch bei einer unter den erwähnten Tempera- 
turen funktionierenden Ammoniakmaschine sich 
am günstigsten stellt, dafs die schweflige Säure 
diesen Werten sehr nahe kommt und nur die Kohlen- 
säure eine gröfsere Minderleistung gegen beide auf- 
weist. Beim Arbeiten ohne Unterkühlung wird 
dieser Unterschied recht beträchtlich, so dafs diese 
für Kohlensäuremaschinen immer dann als unbe- 
dingt erforderlich zu bezeichnen ist, wenn kaltes 
Kühlwasser, wenn auch nur in geringer Menge zur 
Verfügung steht. Alsdann fällt die Minderleistung 
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fliest T Miischiiien^attung gegenüber den beiden 
anderen Systrmrn unter normalen Verhältnissen 
kaum noch ins Gewicht, da überdies der Verlust 
infolge dor inneren Undichtheiten bei Kohlensäure- 
k()ni|»r<*ssoren mit Lederstulpkolben relativ geringer 
wird, als bei anderen Maschinen mit metallischer 
Kolbi-nliderung. 

Die Unt<*rkühlung selbst wird am zweckmäfsig- 
.sten durch Anordnung eines besonderen Flüssig- 
k<*itskühlers hinter dem Kondensator erreicht; 
d« ixilb«* wird wie h'tzteriT als Röhrenapparat mit 
ca. Vio bis 7:{ ^l©r Kondensatorheizfläche ausgebildet^ 
«lossen Rohrsystrme im Innern von dem aus dem 
Kondensator kommenden, sclion flüssigen Kälteträger 
durchströmt, aufsen dagegen von dem frischen Kühl- 
wasser im üegcnstrom umspült werden. Das letztere 
tritt alsdann erst in den Kondensator zur Weiter- 
verwendung über. 

Zu der Tabelle V ist noch zu bemerken, dafs 
die erhaltenen Vergloichswerto durchaus nicht 
etwa als allgemein gültig betrachtet und auf 
andere Kondensator- und Verdampfertemperaturen 
ausgedehnt werden dürfen. In dem Verhältnis zwi- 
seh(^n Amm<;niak und schwefliger Säure ändert sich 
unter anderen Bedingungen allerdings nicht viel, 
dagegen verschlechtert sich mit steigender Konden- 
sationstemperatur die Liastungsfähigkeit der Kohlen- 
säuremaschine recht beträchtlich, so dafs sie — 
unter normalen Verhältnissen vollkommen konkur- 
renzfähig — bei höheren Temperaturen (z. B. -j- 25^ 
bis 30^) vor dem Reguliorventil nur ausnahmsweise 
berechtigt sein dürfte. 

10. Der totale Arbeitsverbrauch der Kompres- 
sionskahlmaschinen. Mit der indizierten Kompressor- 
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arbeit ist indessen der Arbeitsbedarf einer Kom- 
pressionskühlmaschine bei weitem noch nicht er- 
schöpft, und darum mufs es als unzulässig be- 
zeichnet werden, wenn, wie es häufig geschieht, 
die einzelnen Systeme nur mit Rücksicht auf die 
Verschiedenartigkeit dieser Gröfse gegenseitig 
abgewogen werden, während doch für den Be- 
sitzer einer Kühlanlage deren Totalarb e its- 
bedarf allein in Frage kommen kann. Dieser aber 
schliefst z. ß. in einer Brauereikühlanlage 
neben der oben ermittelten Arbeit noch folgende 
Beträge ein, welche jedoch von der Wahl des Sy- 
stems nahezu unabhängig und in ihrer Gröfse vor- 
wiegend durch die Gesamtdisposition der Anlage 
bedingt sind: 

a) Die Reibungsarbeit der Maschine, 
welche gewöhnlich, allerdings nicht exakt, mit dem 
Unterschiede der indizierten Betriebsarbeit am Motor 
und am Kompressor identifiziert wird.^) Je nach 
der Gröfse der Anlage wird diese Arbeit 10 bis 20% 
der indizierten Kompressorarbeit betragen. 

b) Die Antriebsarbeit der Rührwerke 
im Kondensator und Verdampfer im Falle, dafs der 
erstere durch Wasser, dessen Temperatur hierbei 
steigt, gekühlt und die erzeugte Kälte im Verdampfer 
auf eine Salzlösung übertragen wird, welche dann 
selbst in Rohrleitungen Wärme den abzukühlenden 
Räumen bezw. Körpern entzieht. 

Unter normalen Betriebsverhältnissen soll jeder 
dieser Arbeitsbeträge nicht mehr als 2 bis 3% der 
gesamten Arbeit absorbieren. 

^) Dies ist nur dann richtig, wenn die weiter folgenden 
Arbeiten nicht, wie es meistens geschieht, ebenfalls von der 
Antriebsmaschine zu leisten sind. 
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i) I)io Arbeit der Kühl was^erpumpen 
fällt nur <lann oinigennarsen ins Gewicht, wenn die 
BezugHC|uolU> (los Wassers (z. B. der Brunnen) sehr 
\\'v\i von der Kühlanlage entfernt ist und eine 
öfters gebogene liobrleitung erfordert. Die letztere 
trifft sclion zu, wenn die Kondensatoren der Kühl- 
anlage nicht in Masehinenrftumen, sondern, um die 
Verdunstung auszunützen, auf dem Dache der Ge- 
bäude aufgestellt werden müssen. Alsdann machen 
sich die liydraidiscben ßewegungswiderstäude sehr 
stark geltend. Im allgemeinen wird man nicht sehr 
fehl gehen, wenn man diese Pumpenarbeit einfach 
aus dem (lewicht des stündlichen Wasserbedarfes 
und der totalen Hubhöhe berechnet und diesen 
Betrag mit Rücksicht auf die Bewegungswiderstäude 
etwa verdoppelt. Wesentlich ungünstiger gestaltet 
sich dieses Verhältnis, wenn das Wasser aus tiefen 
Hohrlüchern mit Hilfe sogenannter Mammuth- 
pumpen, dns sind Luttstrahlapparate, entnommen 
werden mufs. Diese Pum|)en erfordern zu ihrem 
Betriebe einen Luftkompressor, welcher am besten 
unabhängig von der Betriehsnuischine durch eigene 
Dampfcylinder angetrieben wird. Nach eingehenden 
Versuchen^) darf man bei diesen Pumpen ein Ver- 
hältnis der Nutzarbeit (gemessen in gefördertem 
Wasser und der F()rderhöhe) zur indizierten Kern- 
pressorarbeit von 80 bis 40% erwarten. Wenn sich 
auch dieser Wirkungsgrad durch das Verhältnis der 
indizierten Kompressor- zur Dampfarbeit auf 25 
bis 35% iioch vermindert und aufserdem die Aus- 
nützung des Dampfes in so kleinen direkt wirkenden 

1; Josse, Versuche mit Maminuthpumpen (Druckluft- 
wasBcrheber), Zeitschrift d. Ver. d. Ingenieure, 1898. 
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Pumpen nicht gerade günstig sein kann, so mufs 
doch diese Pumpengattung als sicher wirkender 
Notbehelf mit Genugthuung begrüfst werden. 

d) Die Arbeit der Salzwassercirkula- 
tionspumpen ist in hohem Grade abhängig von 
der Disposition der Leitungsnetze in den Kühlräumen 
(Kellern) und spielt jedenfalls neben der Kompressor- 
arbeit die Hauptrolle. Wird die Salzlösung mit 
grolser Geschwindigkeit durch kleine Querschnitte 
(oder was auf dasselbe hinauskommt, durch zahl- 
reiche, mit Krümmern hintereinander geschaltete 
Kühlrohre) hindurchgetrieben, so kann die Pumpen- 
arbeit leicht bis zu 30% der ganzen Betriebsenergie 
verschlingen, während sie bei geschickter Anordnung 
der Kühlrohrsysteme (teilweise Parallelschaltung der 
einzelnen Kühlrohre) mit reichlichen Querschnitten 
kaum die Hälfte dieses Betrages erfordert. Bei der 
grofsen Schwierigkeit der Abschätzung wird man 
jedoch am sichersten gehen, für die Bestimmung 
der Stärke des Betriebsmotors den genannten Höchst- 
wert einzusetzen. 

e) Die Arbeit der Süfswassercirkula- 
t i o n s p u m p e für die Gärbottichschwimmer braucht 
nicht besonders in Rechnung gestellt zu werden, da 
sie nicht nur im Vergleich zu den anderen Beträgen 
wenig ins Gewicht fällt und auch selten mit ihnen 
zugleich aufzuwenden ist. In den meisten Brauereien 
wird das Süfswasser, welches sich nach dem Durch- 
laufen der Schwimmer in einem tief gelegenen Re- 
servoire sammelt, einfach nach Füllung des letzteren 
in kurzer Zeit in den hochgelegenen Süfswasser- 
kühler zurückgefördert. 

f) Die Betriebsarbeit des Eisgenerators 
bildet ebenfalls nicht immer einen integrierenden 
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iJi-tainli' il «l'-r TittiihirlM'it der Anlage, «la iler «i- 
iMTMior liJiiiti^' mit iU'in Verdaiupfor (Salz\vii<-ei 
külil«! vtri'iiiim \vir»l. \v«ilu»i allerdings da? Salzwas^e 
Miil mir lirLit' '!'• nijuratur herabzukühlen ist, al 
r- ih'V ül'i-ip' In-tri«*!» rrfordt-rt, so «lafs die Koiii 
j»it<<i»r;irli#li sich hifrlM'i etwas erhöht. Da nu: 
• l«r Kiilh'l.tiljirl tiin-r Hraiiereianlage nuturgemäfs ii 
vrrsclii»'i«'n»n '1 a;^t's>iuiiden verschieden ist (sehoi 
wi-^fii i\rv kühirrrn Nai-htzeit), so kann die Eiser 
/«•iit^uii;^ mit \*<»rt«Ml als Hetriebs- luid Temperatur 
irirulninr dinn'u. Zu «ii^'srm Zwecke verlegt mai 
iii(.lit -•■Itcii. {iiu-li wenn der Kishedarf nur einei 
l'>i nchtril tU-v K:ilt«'lri'^tun^ al)sorhiert, sämtliche Ver 
«lariil.lVrrnliir in «im ( ii-n^rator, der somit befähig 
i-i. «l'ii riKi>«|ivir- dir Nhiöcthinenleistung aufzu 
inlini«'n 1m/w. aMl'/ii-|M'ii-h*'rn. 

^1 h io l»»t ri rhsarbei t der Transniissiui 
l;ir-t >\i-\\. da -i<* vnrwirtrfiHl von der zweckmäi'sigei 
l)i-|»'.<ition und drr Instandhaltung (Schmierung 
aMiiinj^n;: ist. kaum von vornherein abschätzen. 

\'nn den vorstehend auf;;eiuhrten Arbeitsmengei 
siml die TostiMi h) c) d) dadurch noch bemerken^ 
wert, dal's sie dureli ihre Vernichtung ii 
Wärme iiher^c'hen M und somit einerseits zu 
Kiwiirmun^ des Kühlwassers beitragen, anderseit: 
in der Salzl(")Sini<:: einen Teil <ler Kälteleistung nutzloi 
al)sorhi(!ren. Dies ^nll vor allem vom Posten d) 
welcher stdir leicht <lie Kälteleistung um 10^/^ unc 
noch mehr h(;ral)zuziehen «geeignet ist. Diese selbs 
wird noch durch die Einstrahlung von atnio 
sphärischer Wärme iti den Verdampfer vermindert 

' Durcli Vernichtiin;: von 1 PS werden stündlich rum 
637 Cal. frei. 
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und zwar bei kleinen Anlagen infolge der relativ 
gröfseren Oberfläche der Apparate stärker als bei 
gröfseren. Man kann diesen Einflufs auf 5% bei 
letzteren, steigend bis zu 10% bei sehr kleinen An- 
lagen abschätzen. 

Hat man es mit einer Luftkühlung zu thun, 
bei welcher die Luft in einem besonderen Apparate 
abgekühlt, getrocknet und durch Ventilatoren den 
kühl zu haltenden Räumen zuzuführen ist, so ver- 
schlechtert auch hier die vollständig zur Überwindung 
von Bewegungswiderständen verbrauchte Ventila- 
torenarbeit die Kälteleistung, so dafs auf die 
Äweckmäfsige Führung der Luftleitungen eine ebenso 
grofse Sorgfalt aufgewendet werden mufs, wie auf 
die Disposition der Salzwasserrohrsysteme. 

Die nachstehende Tabelle VI soll für die ein- 
zelnen Kälteträger NHg, CO2, SO2 den Einflufs der 
verschiedenen Arbeitsgröfsen auf die effektive Be- 
triebsarbeit verdeuthchen. Dieselbe basiert auf den 
Werten der Tabelle IV, setzt also eine theoretische 
Kälteleistung von 100000 Cal. voraus. Durch ün- 
dichtheiten innerhalb der Maschine werde diese 
Kälteleistung bei NH3- und S02- Maschinen um 
10%, also auf 90000 Cal., bei COg-Maschinen 
wegen der geringeren inneren Undichtheit um 5%, 
d. h. auf 95000 Cal. pro Stunde erniedrigt, ohne 
dafs die indizierte Arbeit des Kompressors sich 
ändert. 

Aus dieser, normalen Betriebsverhältnissen an- 
gepafsten und gleich gute Anordnung und konstruk- 
tive Ausführung voraussetzenden Tabelle kann man 
entnehmen, dafs zwischen den einzelnen Kühl- 
maschinensystemen keine nennenswerten 
Unterschiede in der Betriebsarbeit für die 
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an der Verwendungsstelle wirklich nutz- 
bare K älteleistung bestehen, dafs dieselben 
also als gleichwertig zu bezeichnen sind. Treten 
gelegentlich in der Praxis gröfsere Unterschiede 
auf, so ist daraus entweder auf mangelhafte Aus- 
führung, unzwecknittlsige Disposition oder unrichtige 
bezw. nac-biftssigo Wartung der Maschinen zu 
scblicfson. 

11. Der Knergiebfdarf der Absorptionskfihl- 
masclliiien. Wir baben schon oben (§ 6) gesehen, 
(lafs die bei Absorptionsmaschinen nötige Energie 
vorwiegend in Form von Wärme zugeführt wird im 
(Jogensatz zu dem Arbeitsbedarfe der Kompressions- 
iiiascbincn. Die Hostimmung dieser Wärmemenge 
ist von vornherein nur möglich, wenn wir die phy- 
sikalischen Eigenschaften der Lösungen von Ammo- 
niak in Wasser (sog. öahniakgeist) genau kennen. 
Da dies nur in sehr unvollkommenem Mafse der 
Fall ist, so sind wir vielfach auf Annahmen ange- 
wiesen und können deshalb auch nur ein annähernd 
richtiges Resultat erwarten. Zunächst erkennt man, 
(lafs für die in der Maschine diesseits und jenseits 
der Pumjjo die im Verdampfer und Kondensator 
herrschenden l^ressungen mit den entsprechenden 
Temperaturen (siehe 'i'ab. II) festgelegt sind. Weiter- 
hin ist hiennit auch die in der Maschine pro 
Stunde zirkulierende Animoniakmenge durch Tab. I. 
bezw. III gegeben. Dieses Ammoniak vereinigt sich 
im Absorber mit Wasser, wobei eine Wärmemenge 
von rd. oOOCal. pro 1 kg NH3 frei wird (bei ca. 17^ 
Cels. von Dr. v. Strombeck bestimmt) und bildet 
eine mehr oder weniger gesättigte Lösung. Die 
Sättigung dieser Lösung hängt nun nicht allein von 
der Temperatur im Absorber, sondern auch von der 
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Tressun^ im V«*nlampfer ab, ebenso auch der Sät- 
tigungsgrad diT im Kocher entgasten Lösung von 
der Temperatur des Heizdampfes und dem Kondeii- 
satordruck. ( umuui ist diese Abhängigkeit vom Druck 
uxiY in einem sehr kleinen Intervalle bestimmt, jeden- 
falla steigt sie mit der Pressung, und zwar bei ver- 
dünnten L()sungen angenähert in demselben Verhältnis 
wie jene. Die Abhängigkeit der Löslichkeit von der 
Temperatur ergibt sich dagegen aus der folgenden 
Tab. VII, in welcher aufserdem das spez. Gewicht 
der Lr)sinigen ^) eingetragen ist. Als Pressung ist 
hierbei der Atmcjsphärendruck (760 mm Quecksilber- 
säule) vorausgesetzt. 

I*'ür den Wärmeaustausch im Temperatur- 
wechsler ist die spezitisehe Wärme der beiden sich 
dort begegnenden Losungen mafsgebend. Da hierüber 
gar keine Angaben vorhegen, die spez. Wärme des 
flüssigen Ammoniaks aber nahezu ebenso grofs wie 
die des Wassers ist, so wollen wir diesen Wert auch 
für Ammoniaklösungen verschiedener Konzentration 
beibehalten. Ebenso liegen über die zum Austreiben 
des Ammoniaks aus seiner Lösung bei höhereu 
Temperaturen und Drücken nötige Wärme keine 
Messungen vor; indessen sind wir im stände, diesen 
für die Beurteilung des ganzen Vorganges nötigen 
Wert durch die Wärmebilanz selbst zu ermitteln. 

^) Siehe Landolt und Börnstein, Phys. Ohem. Ta- 
bellen II. Aufl. S. 221. Die Aukuben dieses Werkes umfassen 
das Intervall von 0,88 bis 0,07 des spez. Gewichtes; die 
andern Werte wurden berechnet aus dem spez. Gewichte 
des flüssigen Ammoniaks nach den Angaben von Dr. Lange 
(Zeitschr. f. Kälte-Industrie. 181)8. S. 4').). Dementsprechend 
ist die Tabelle unterhalb -|- 40® weniger sicher. Die Angaben 
über die Löslichkeit von NHg unter 0® rühren von Mallet 
her (American. Chemical. Journ. 1897. Bd. XIX. 8. 804). 



Methoden und Energieverbrauch der Kälteerzeugung. 61 

Wir gehen nunmehr sogleich zur Berechnung 
einer Absorptionsmaschine mit einer stündlichen 
Kälteleistung von 100000 Cal. bei einer Verdampfer- 
temperatur von — 10® über, wobei wir einmal sowohl 
im Kondensator wie auch im Absorber eine Tem- 
peratur von +20®, dann von +30® voraussetzen, 
von einer Unterkühlung aber in beiden Fällen ab- 
sehen wollen. Die entsprechenden absoluten Drucke 
sind dann im Verdampfer 2,92 kg/qcm, im Konden- 
sator aber 8,79 bezw. 12,01 kg/qcm. 

Tabelle VH. 



Temperatur 


1 kg Wasser 
löst 


Spez. Gewicht 


in oC. 


Ammoniak kg 


kg pro lt. 


— 40 


2,94 


0,73 


— 30 


2,78 


0,74 


— 20 


1,77 


0,75 


— 10 


1,11 


0,78 





0,90 


0,79 


+ 10 


0,68 


0,80 


+ 20 


0,52 


0,82 


+ 30 


0,41 


0,84 


+ 40 


0,34 


0,88 


+ 50 


0,28 


0,90 


+ 60 


0,24 


0,91 


+ 70 


0,19 


0,93 


+ 80 


0,15 


0,94 


+ 90 


0,11 


0,95 


+100 


0,07 


0,97 



Aus Tab. I. ergibt sich nun, dafs 1 kg NH3 
bei + 20® Kondensatortemperatur eine Flüssigkeits- 
wärme von 27,5 bei 30 ^ dagegen von 37,3 Cal. in 
den Verdampfer mitbringt, so dafs er dort zur voll- 
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ständigen Verdampfung 294,8 bezw, 285 Cal. auf- 
nehmen miifs. 

Mithin werden zur Leistung von 100000 Gal. 
stündlich 33*.« bezw. 3r>l kg Ammoniak cirkuliereii 
müssen. Im Ahsorber herrscht nun ein niedrigerer 
Druck als im Verdampfer, da ja der Übertritt der 
pjinipfe aus diesem von selbst erfolgt, wir schätzen 
iiin auf rd. i' kgqcm. Hätten wir nur Atmosphären- 
dni« k. -'. A ürd»- 1 kg Lösung dort im ersten Falle laut 
Tal.. VII '•:,:> i„i andern 0.41 kg NH3 absorbieren, 
uiji rri«li zu r^ättigen. Diese Sättigung wird indessen 
ni» in;ds erreicht, anderseits strömt dem Absorber 
auch nienialr- ganz NH^-freies Wasser zu. Deshalb 
wollen wir annehnien, dafs die hierdurch verringerte 
Aiitiialimefähigktii de.s Wassers durch die höhere 
Pressung ausgeglichen ist, und erhalten damit für 
1 kg Nil-, im ersten Falle 1,93, im anderen 2,44 kg 
Wasser bezw. 2.93 und 3,44 kg Lösung. Die Ab- 
sorptionswärnu- vnn bOO Cal. ist während der Ver- 
bindung in beiden Fällen abzuführen, und zwar ver- 
mindert niii den Betrag, welcher zur Erwärmung 
de.s Ainmoniakdanipfes van der Verdampfertempe- 
ratur auf die im Absorber herrschende dient. Mit 
einer spec. Wärmo des NH3 von 0,54 ergibt dies im 
ersten Falle einen Abzug von 0,54 X 30 = 16,2 Cal., 
im andern 0.54 X 40 = 21,6 Cal. pro 1 kg, so dals 
in Wirklichkeit die Wärmemengen 484 bezw. 478 Cal. 
pro 1 kg NII3 und für die (»esaratmasse von 339 kg 
bezw. 351 kg, im ganzen 164076 bezw. 167 778 Cal. 
pro St. dem Absorber zu entziehen sind. 

Weiter ergibt sich die Arbeit der Pumpe aus 
der Förderung der soeben ermittelten Mengen von 
stündlich 2,93X339 = 993 kg und 3,44X351 = 
1207 kg von 2,92 kg/qcm auf einen Druck von 8,79 
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bezw. 12,01 kg/qcm zu rd. 58300 bezw. 109700mkg 
pro Stunde oder 0,216 bezw. 0,406 Pferdestärken. 
Dieser aufserordentlich geringen Arbeitsmenge ent- 
spricht ein stündliches Wärmeäquivalent von 138 
bezw. 260 Cal, , welches in der Wärmebilanz nur 
eine untergeordnete Rolle spielen kann. 

Der Kocher werde mit Dampf von 150^ geheizt, 
wobei erfahrungsgemäfs das NHg ausgetrieben wird. 
Alsdann entweicht aus demselben sowohl nach dem 
Kondensator, der Ammoniakdampf, wie auch nach 
dem Temperaturwechsler die arme Lösung mit der 
Temperatur^) von + 150®. Die letztere, pro 1 kg 
NHg im ersten Falle 1,93 kg, im anderen 2,44 kg 
betragend, kann sich im Temperaturwechsler nahezu 
vollständig auf die Absorbertemperatur abkühlen, 
wobei sie pro 1 kg NHg die Wärmemenge von 1,93 X 
(150—20) = 251 Cal., bezw. 2,44 • (150—30) = 293 
Cal. abgibt. Mit diesen Wärmemengen ist die reiche 
umgekehrt strömende Lösung zu erwärmen. Da 
diese um das Gewicht des absorbierten Ammoniaks 
schwerer ist, d. h, pro 1 kg NHg bezw. 2,93 und 
3,44 kg wiegt, so würde sie zur vollen Erwärmung 
auf die Kochertemperatur 2,93 (150—20) = 381 Cal., 
bezw. 3,44 • (150—30) = 413 Cal. benötigen. Die 
Differenz von 381 — 251 = 130 Cal. im ersten und 
413—293 = 120 Cal. im zweiten Fall pro 1 kg 
NH3 ist demnach durch den Heizdampf zu be- 
streiten, was bei den in Frage stehenden Ammoniak- 
mengen pro Stunde 43070 Cal. bezw. 42120 Cal. 
ausmacht. 

Meistens begegnet (siehe unten) das aufsteigende heifse 
Gas der kalt eintretenden reichen Lösung, wodurch schon 
im oberen Teile des Kochers ein Wärmeaustausch stattfindet, 
der aber an unserer Rechung nichts ändert. 
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Die zum Austreiben nötige Wärme kennen wir 
zunächst noch nicht, dagegen lälst sich die Konden- 
satorleistung berechnen. Dieselbe zerfällt in zwei 
Teile, in die Abkühlung der Dämpfe (Überhitz- 
ungs wärme) auf die Kondensatortemperatur von 
-| 20 hezw. :i()o, und die Verflüssigungs- 
wärine. Mit der spec. Wärme des NHg-Dampfes 
von 0,54 ergibt die erstere bei 20® im Kondensator 
stündlich pro 1 kg 0,54 (150—20) = 70 CaL, also total 
l>ro Stunde 70 X 339 ^ 23730 Cal., bei SO® da- 
gegen entsprechend 0,54 • (150 — 30) = 65 Cal., also 
total 65 >( 351 =^ 22 815 Cal., während die Ver- 
liüssigungswärnie laut Dampftabelle pro 1 kg rund 
?U) bezw. 2*J0 Cal. oder total stündlich 101 670 bezw. 
101 71)0 Cal. beträgt. 

Nunmehr sind wir im stände, die Wärme- 
bilanz aufzustellen, aus der sich die Austrei- 
bungswärme ergibt. Wir haben bei einer Tem- 
])rratur im Kondensator von 







+ 20« beiw. +30« 


1. 


Absorptionswärme . . 


1(34 ()7(> Cal. 


167 778 Cal 


2, 


Überhitzungswftrme . . 


L>3 730 > 


22 815 > 


:J. 


Verflüssigungs wärme 


101 <i70 » 


101 790 > 




im Ganzen also abzu- 








führende Wärme 


289 471) > 


292383 > 


4. 


Kälteleistung .... 


100000 > 


100000 » 


5. 


Äquivalent der Pumpen- 








arbeit 


138 * 


206 > 


(>. 


Erwärmung im Kocher. 


43 070 > 


42120 > 


7. 


Austreibungswärme*) 


143 208 > 


142880 > 



*) Eh entspricht dies pro 1 kg NHg einer Austreibungs- 
wärme von 427 bis 429 Cal. bei 150^ Man sieht, dafe die 
oben angestellte Rechnung die Ermittlung dieser experi- 
mentell nur für 17® C. nachgewiesene Gröfse auch für be- 
liebige andere Temperaturen ermöglicht. Eine u. a. auf 
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Die Summe der 3 letzten Werte ist als die- 
jenige Energiezufuhr aufzufassen, welche 
der Arbeit der Kompressionsm-aschinön 
entspricht, es sind dies 186416 Cal. bezw. 
184760 Cal. 

Bei einem Vergleiche dieser Zahlen mit den 
oben erhaltenen für Kompressionsmaschinen ist nun 
zu berücksichtigen, dafs die letzterhaltenen nicht 
nur rohe Annäherungen darstellen, sondern auch 
ohne Rücksicht auf die in der Maschine zweifellos 
auftretenden Energieverluste berechnet werden. Diese 
Verluste lassen sich nur abschätzen, sie dürften 
die Energiezufuhr auf mindestens 200000 Cal. 
erhöhen. 

Man erkennt übrigens, dafs bei Absorp- 
tionsmaschinen die Energiezufuhr nicht 
mit der Verflüssigungstemperatur wächst, 
wie bei Kompressionsmaschinen; hierin liegt auch 
die Erklärung dafür, dafs in heifsen Gegenden diese 
Maschinengattung sich recht wohl behaupten konnte. 
Der aufserordentlich hohen Energiezufuhr entspricht 
naturgemäfs auch die Notwendigkeit einer entspre- 
chend grofsen Wärmeentziehung und damit grofse 
Kühlwaas ermeng en. 

Immerhin steht die Energieausnutzung in diesen 
Maschinen nicht zu stark hinter derjenigen in Kom- 

thermochemischen Überlegungen basierte genauere Theorie 
habe ich unter dem Titel „Die Wirkungsweise und Berech- 
nung der Ammoniak-Absorptionsmaschinen" in der Zeitschr. 
f. d. ges. Kälte-Iudustrie 1899 entwickelt. Da das Gesamt- 
ergebnis derselben von den im Texte (S. (U) erhaltenen Re- 
sultaten nur wenig abweicht, so möge ein Hinweis für solche 
Leser, welche mit der Thermodynamik vertraut sind, hier 
genügen. 

Lorenz, Neuere Kühlmaschineii. 3. Aiiti. 5 
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pressionsiiuischincn zurück, wenn man bei letztereu 
eiiu* I)am|)f]i)asi*hine als Motor voraussetzt und diese 
in die Hetrachtung einbezieht. Rechnen wir pro 1 kg 
Dampf eine Wärmezufuhr von rund 650 Cal. im 
Kessi'l, so erfordert unsere Absorptionsmaschine etwa 
iWO kg I)am|)f pro Stunde für eine Leistung von 
lOOOOO Cal., wiis bei 10 kg Dampf verbrauch pro 
I'ferdestitrke einer motorischen Leistung von etwa 
lU Pferden entsprechen dürfte. 

(Dünstiger würde sich das Verhältnis stellen, 
wenn man den Betrieb mit dem Abdampf einer 
anderweitig nötigen grolsen Dampfmaschine bewäl- 
tigen könnte, da diese gleichzeitig die kleine Pumpe 
mit übernehmen würde, welche für sich vom Kessel 
betrieben, mit relativ sehr hohem Dampfverbrauch 
arbeitet. 

Die für den gesamten Energiebedarf noch zu 
berücksichtigenden Nebenbetriebe, wie Rührwerke, 
Salzwa.sserpumi)(»n, können mit denselben Werten ein- 
gesetzt werden , wie bei Kompressionsmaschineu, 
dagegen wäre der grofsen hier notwendigen Kühl- 
wassernienge wegen die zu ihrer Förderung nötige 
Arbeit entsprechend zu erhöhen. 

12. Antriebsmascliinen für Ktthlanlagen. Der 
Wahl der Antriebsmaschine für eine Kühlanlage 
wird in vielen Fällen nur eine untergeordnete Be- 
deutung beigelegt, während man sich daran gewöhnt 
hat, das Kühlmaschinensystem selbst streng wirt- 
schaftlich zu beurteilen. Es kommt darum häufig 
genug vor, dafs nicht nur gute Kühlmaschinen 
durch eine unzweckmäfsige Verbindung mit ihrer 
Antriebsmaschine leiden, sondern dafs vielfach auch 
durch eine wirklich schlechte Dampfmaschine Be- 
triebsstörungen entstehen, oder doch mindestens ein 
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ganz unverhältnismäfsig hoher Kohlen verbrauch ver- 
ursacht wird. 

Bei der Wahl eines Motors steht man zunächst 
vor der Frage, ob derselbe lediglich zum Betriebe 
«iner Kühlanlage dienen soll oder ob er neben dieser 
noch andere Aufgaben zu erfüllen hat. Der erstere 
Fall ist ausnahmslos nur in den gröfsten Betrieben 
zu finden, in mittleren und kleineren Brauereien, 
sowie in Schlachthofkühlanlagen hat die Betriebs- 
maschine fast durchgehends die für den ganzen 
sonstigen Betrieb nötige Arbeit mitzuleisten. Diese 
Abhängigkeit, welche sich meistens auch auf den 
Dampfkessel erstreckt, insofern derselbe Dampf zu 
anderen Zwecken liefern mufs, erschwert den regel- 
mäfsigen Betrieb der Kühlmaschinen ungemein und 
erfordert auch für kleine Anlagen eine gute und 
selbstthätige Regulierung. Es ist dabei ziemlich 
gleichgültig, ob die Dampfmaschine direkt mit dem 
Kompressor gekuppelt ist, oder ob der letztere von 
«iner Transmission angetrieben wird. 

Einen solchenTransmissionskompressor ver- 
deutlicht im Grundrisse Fig. 9, während Fig. 10 die 
normale Kuppelungs- 
methode mit einer 
Dampfmaschine dar- 
stellt. Da hierbei die 
gesamte Kompressor- 
arbeit durch die Welle 
übertragen wird, so 
mufs dieselbe sehr 
kräftig gehalten sein. Dafs auf die Montage, ins- 
besondere die Parallelstellung der beiden Cylinder- 
achsen, die gröfste Sorgfalt zu verwenden ist, braucht 
kaum betont zu werden. Dasselbe gilt natürlich 




Fig. y. 



ÜH 



Ka|.itol IL 




FiK. lü. 



auch für die in Fi^r. 11 ersichtliche Kuppelung von 
^gegenüberliegenden I)o|>pelkompre88oren mit 
dem Motor, wie sie sich bei grofsen Kühlanlagen 
nicht selten findet. Arbeitet die Dampfmaschine, 
wie v3 für jjcröfsere Anlagen entschieden der Kohlen- 

erspaniis halber 
empfehlenswert 
ist, zweistufig, so 
ordnet man mei- 
stens die beiden 
Dampfcylinder 
direkt hinterein- 
ander an (Tan- 
dem-System). 
Seltener schon trifft man eine dem Doppelkom- 
j)res8or in Fig. 11 analoge Gegenüberstellung beider 
Dampfcylinder (sog. Vis-ä-vis-Anwendung), ob- 
wohl dieselbe gestattet, mit einem erheblich ge- 
ringeren Räume auszukommen. 

Bei der direkten Kuppelung wird die über- 
schüssige Arbeit durch das als Riemen- oder Seil- 
scheibe ausgebildete Schwungrad, bezw. durch eine 
besondere, auf der Kurbelwelle sitzende Scheibe 
übertragen. Ein Teil davon dient meistens unmit- 
telbar zur Bewegung der Rührwerke der Konden- 
satoren und Verdampfer bezw. zum Antriebe derLauf- 
krahne und Kippvorrichtungen von Eisgeneratoren. 
Jedenfalls wird man die direkte Kuppelung mit 
Vorteil dann anwenden, wenn die Betriebs- 
arbeitdes Kompressors den übrigen Arbeits- 
bedarfüberwiegt, bezw. w^enn der letztere gegen- 
über dem des Kompressors sehr schwankend ist. 
Hiermit ist aber vielfach die Notwendigkeit verbunden, 
das Schwungrad mit einem einseitigen Ausgleichs- 
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gewicht zu versehen, weil der Widerstand der 
hinteren Kompressorseite gegen das Ende der Ver- 
dichtungsperiode wesentlich grölser ist als der Wider- 
stand der Vorderseite, deren Querschnitt durch die 
Kolbenstange vermindert wird. Diese Ausbalancierung 
ist um so nötiger, je kleiner der Cylinderdurchmesser 
und je stärker die Kolbenstange ausfällt, und findet 
sich darum auch am häufigsten bei Kohlensäure- 
kompressoren. Am ungünstigsten verhalten sich 
naturgemäfs die kleineren, einfach wirkenden 
Maschinen, welche meistens stehend gebaut werden^), 
und deren Reibungsverluste auch sehrgrofs ausfallen. 
Für diese ist das Ausgleichsgewicht am Schwungrad 



(ED^iJB ^ 




Fig. 11. 

fast immer zur Erzielung eines ruhigen Ganges un- 
entbehrlich, auch wenn sie von einer Transmission 
angetrieben werden. Bei gröfseren, doppeltwirkenden 
Maschinen genügt im Falle des indirekten Antriebes 
gewöhnlich die in der Transmission angehäufte 
lebendige Kraft zur Überwindung der erwähnten 



*) Liegt, wie in normalen Fällen immer, die Saugspannung 
über dem atmosphärischen Drucke, so leistet der Kompressor 
in der Saugperiode eine dieser Druckdifferenz entsprechende 
positive Arbeit, von welcher ein Teil durch die Reibungs- 
verluste verloren geht. Anderseits ist während der Kom- 
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Ungleichheit des Widerstandes. Diese tritt am 
stärksten auf beim Anlassen der Maschine, auch 
wenn die Saugabschliefsung (Absperrventil) dabei 
noch geschlossen ist, und verursacht bei direkt 
gekuppelten , nicht ausbalancierten Kompressoren 
mitunter viele Schwierigkeiten. Am besten hilft man 
diesem t'belstande einfacli durch nachträgliches An- 
V)ringen des Gewichtes ab, wobei für die Stellung 
desselben gegenüber der Kompressorkurbel das Ein- 
treten des gröfsten Widerstandes im Cylinder mafs- 
g(^bend ist. In demselben Augenblick soll auch das 
Ausgleichsgewicht das grölste Drehmoment auf die 
Welle ausüben, es wird daher z. B. bei liegenden 
K(>hlensäuremaschinen, bei denen der Maximaldruck 
auf den Kolben durchschnittlich in der Hubmitte 

jirfiHsionß- und Ausschubperiode nicht nur die im Indikator- 

dia^r:tiiiin angezeigte Arbeit, sonderu auch noch die vorher 

ir^jwonnene Saugarbeit wieder aufzuwenden, welche Summe 

Hi^h noch durch die auch hier in Frage stehende Reibung 

'-rboht. HetrHgt z. B. die indizierte Kompressorarbeit einer 

oitiiarU wirkenden Kohlonsäuremaschine 2 PSi; die Saagarbeit 

it\tt:r tUir AtinoHphäre 1,5 PSi; werden in der Kompressions- 

iind AuHHchn])perlode 207o. ii^ der Saugperiode 30 7o durch 

di«; lU-Wniuii verzehrt, so ergibt sich die wirkliche Be- 

t r i «? b 8 a r b e i t zu 

2 + 1 ,;') . 1,2 - l,r> ■ 0,70 = 3.15 PS, 

2 
was eineiri mechanischen Wirkungsgrade von öt=^ 

o,15 

= 0,f).-J5 entHpricht, während ein gröfserer, doppelt wirkender 

Kompressor leicht einen solchen von rund 0,85 bis 0,9 

erreicht. 

Näheres über die Reibungsverluste bezw. über den 

Widerstand und die treibende Kraft am Kurbelzapfen siehe 

in meiner Abhandlung: »Der mechanische Wirkungsgrad 

von Kolbenmaschinen.«: Zeitschrift des Vereins deutscher 

Ingenieure l>i94, sowie in meinem Buche »Dynamik der 

Kurbelgetriebe, Leipzig 1901 (§ 14). 
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auftritt, ungefähr um 90®, bei stehenden Maschinen 
dagegen um 180® der Kompressorkurbel voraus- 
eilen. Bei der Bemessung der Gröfse dieses Ge- 
wichtes darf man nicht vergessen, dafs es während 
einer halben Umdrehung Arbeit verzehrt, also den 
Widerstand der anderen Kompressorseite vergröfsert. 
Es ist daher zweckmäfsig, durch das Gewicht ein- 
fach die Differenz der Arbeiten auf beiden Kolben- 
seiten gerade auszugleichen, wodurch bei gegebenem 
Schwungraddurchmesser sich die Gröfse des Ge- 
wichtes sofort bestimmt. 

Demselben Zwecke dient auch die eigenartige 
Schränkung der Kurbeln des Kompressors und 
der Antriebsmaschine, sofern beide an derselben 
Welle, aber an verschiedenen Enden derselben an- 
greifen. Mit Rücksicht auf die vielfach einseitige 
(für nach unten gerichtete Vertikalkräfte berechnete) 
Geradführung der Kompressoren läfst man diese und 
demnach auch die Dampfmaschine meist links um- 
laufen. Bei dieser Anordnung hat es sich bewährt, die 
Dampfmaschinenkurbel im Winkel von 120 bis 140® 
der Kompressorkurbel voreilen zu lassen, bei Doppel- 
kompressoren an einer Kurbel dagegen findet man 
meist die Dampfmaschinenkurbel um 45 bis 60® einer 
der ersteren nacheilend, und zwar gleichgültig, in 
welcher Richtung die Maschine umläuft. 

Zur genauen Bestimmung dieser Winkel, sowie 
auch der Lage des Ausgleichsgewichtes bedient man 
sich mit Vorteil des graphischen Verfahrens, 
welches dann nach Annahme eines Ungleichförmig- 
keitsgrades sofort auch das gesamte Schwungrad- 
gewicht ergibt. 

Für den gleichförmigen Gang der Maschine ist 
die in Frankreich und England behebte direkte 
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lliiitrreinaiKlerschultung des Kompressors und Mo- 
toronkolbeiis (siehe Fig. 12) recht ungünstig, da hier- 
bei immer der grörsten Dampfspannung der geringste 
(legendruck im Kompressor und umgekehrt ent- 
spricht. Das Schwungrad muls infolgedessen im 
Anfang des Hubes den ganzen Arbeitsüberschufs 
des Motors aurnohmen und am Ende ihn wieder 
an das (Jetriebe zurückgeben. Immerhin dürfte die 
Anordnung wogen ihrer Anpassungsfähigkeit an 
lange und schmale Maschinenräume beachtenswert 
sein, wenngleich sie sich nur für die relativ grolsen 
Schwefiigsäurekompressoren eignet. 




Fi>f. 12. 

(Charakteristisch für alle direkt mit Kühlmaschinen 
gekuppelten Motoren ist ihre verhältnismäfsig ge- 
ringe Umdrehungszahl bezw. Kolbengeschwin- 
digkeit. Dieselbe richtet sich allein nach der gün- 
stigsten Kolbengeschwindigkeit des Kompressors, bei 
welcher das Spiel der Ventile noch vollkommen regel- 
mäfsig vor sich geht, während die niemals ganz zu 
vermeidenden inneren Undichtigkeiten der Maschine 
in zulässigen Grenzen bleiben. Durch EJrhöhung 
der Umdrehungszahl nehmen die inneren Undicht- 
heiten, bezogen auf die Kälteleistung in der Stunde, 
wohl ab, dagegen funktionieren die Ventile nicht 
mehr so exakt und versagen leichter, während bei 
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langsamem Grange wie auch bei ganz exakter Thätig- 
keit der Ventile die Verluste durch zurückschleichen- 
des Gas aus der Druckleitung in den Kompressor 
und aus diesem in die Saugleitung recht beträcht- 
lich werden können. 

Im allgemeinen liegt die für den Kompressor 
günstige Umdrehungszahl viel niedriger, als die 
entsprechende für die Dampfmaschine, und es ist 
Sache langjähriger Erfahrung, bei der Verbindung 
der beiden Organe sofort das Richtige zu treffen. 
Einigermalsen erleichtert wird diese Aufgabe da- 
<Jurch, dafs die Dampfmaschine, wie schon besprochen, 
gewöhnlich bedeutend stärker ausgeführt werden 
mufs, als es für den Kompressor allein erforderhch 
wäre, wodurch dann wiederum eine niedrigere, der 
für den Kompressor günstigsten näherkommende Um- 
drehungszahl bedingt ist. Keinesfalls aber darf man 
erwarten, eine bestehende Kühlanlage etwa durch Er- 
höhung der Umlaufzahl über ihre normale Gröfse in 
ihrer Leistungsfähigkeit^) wesentlich und dauernd 
zu steigern. Das Resultat solcher Versuche ist er- 
fahrungsgemäfs lediglich ein rascher Verschleifs 
Aller bewegten Teile, sowie eine beträchtliche Stei- 
gerung des Arbeitsaufwandes. 

Wird der Kompressor durch einen immer rasch 
laufenden Gasmotor angetrieben, so kann dies 
nur durch Vermittlung einer Transmission geschehen, 
-ebenso bei dem z. Z. noch selten zu findenden An- 
trieb durch Elektromotoren. Bei kleineren An- 
lagen hat man jedoch in letzterem Falle mit recht 

*) Hierbei kommt noch die nur beschränkte Wärme- 
-durchlässigkeit der Rohrwandungen in den Kondensatoren 
tind Verdampfern in Frage, worauf wir weiter unten (Kap. IV) 
näher eingehen werden. 
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gutem Erfolg auch die direkte Kuppelung vermittelst 
einer Schraube ohne Ende versucht, deren Rei- 
bungsverluste, wie neuere Untersuchungen gezeigt 
haben bei guter Wartung erheblich geringer sind, 
als man früher annahm. 

Für Absorptionsmaschinen spielt der An- 
trieb, da es sicli nur um eine kleine Pumpe — ab- 
gesehen von der zur Bewegung der Salzlösung und 
des Kühlwassers nötige Vorrichtungen — handelt, 
keine so erhebliche Rolle. In den meisten Fällen 
wird es notwendig sein, diese Pumpe, wie auch die 
Nebenapi)arate an eine Transmission anzuschliefsen; 
sonst dürfte, um Platz und Wartung zu ersparen, 
die Verwendung einer kleinen direktwirkenden, 
schwungnidlosen Dampfpumpe umsomehr zu em- 
pfehlen sein, als es sich hier ja nicht um äufserste 
Brennstoffersparnis handeln kann. 

13. Gesamtanordnung der Kfllilaiilage. Ist die 
Frage des Antriebes der Kühlanlage erledigt, so er- 
gibt sich, nachdem man sich mit Rücksicht auf 
ihren Zweck und den verfügbaren Raum für eines 
der Systeme der Kälteerzeugung entschieden hat, 
leicht deren Anordnung. Als Beispiel für eine Kom- 
pressionsanlage sei in Fig. 13 und 14 die Dispo- 
sition einer Lind eschen mit direkt gekuppelter 
Dampfmaschine B und den zugehörigen Apparaten 
gegeben. 

Man erkennt, dufs der Kompressor A mit seiner 
Betriebsmaschine ungefähr die Mitte des Maschinen- 
raumes einnimmt, in dessen Ecken die in cylindri- 
schen Blechgefäfsen untergebrachten Rohrspiralen 
des Kondensators K und des Verdampfers V Platz 
gefunden haben. Zwischen beiden ist an der Wand 
das Regulierventil R in solcher Höhe angebracht, 
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dafs es leicht zu handhaben ist. Über dem Regulier- 
ventil befinden sich meistens die Manometer zur 
Beobachtung des Druckes in den beiden Haupt- 
apparaten. Die Rührwerke derselben bestehen aus 







Brettern, welche sich langsam um je eine vertikale 
Achse inmitten der Rohrspiralen drehen, die vermittelst 
eines Kegelräderpaares und einer Riemenscheibe 
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ihrtMi Alltrieb durch ein in der Skizze nicht ersieht- 
hohes Wand- oder Deckenvorgelege enthält. Dieses 
selbst ist durch einen Riemen mit dem Sdiwungrad 
des Koinf)ressors verbunden. Bei C erkennt man 
noch den Rohrstutzen für den Salzwasseraustritt 




im Verdamj)fer, bei E den Kühhvassereintritt im 
Kondensator. Neben dem Kompressor befindet sich 
ein in die Druckleitung eingeschalteter Ölabscheider Ol 
die Druckleitung DD selbst ist ebenso wie die Saug- 
leitung SS nahe der Decke aufgehängt. 
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Die hier skizzierte Anordnung ist die denkbar 
einfachste ; sie ist insbesondere noch nicht mit einer 
speciellen Vorrichtung zur weiteren Abkühlung des 
Kälteträgers versehen, deren Disposition wir später 
eingehend besprechen werden. Dabei werden wir 
auch noch andere Ausführungsformen der hier skiz- 
zierten Apparate kennen lernen. Bei kleineren 
Maschinen mit Leistungen bis zu 4000 Cal. pro 
Stunde vereinigt man meistens das Kompressor- 
gestell mit dem Kondensator, der bei vertikaler Kol- 
benbewegung cylindrisch, bei horizontaler kasten- 
förmig ausgebildet wird. Im letzteren Falle liegt 
der Kompressor, manchmal (z. B. auf Schiffen) mit 
der Antriebsdampfmaschine verbunden, direkt auf dem 
Kondensatorgefäfs. Eine solche Zusammendrängung 
hat naturgemäfs blols als Notbehelf ihre Berechti- 
gung, da bei derselben nicht allein die für den 
Betrieb so wichtige ÜbersichtUchkeit leidet, sondern 
auch die Wärmestrahlung des Dampfcylinders die 
Wirkung der unmittelbar benachbarten Kühlmaschi- 
nenorgane beeinträchtigt. 

Die Anordnung einer Absorptionsmaschine 
ergibt sich aus den nachstehenden Skizzen Fig. 15 
und 16 (Seite 78), welche eine zur Eisfabrikation 
dienende Anlage der Halleschen Union vorm. 
Vaas & Litt mann darstellt. Der Kocher a ist 
ein horizontaler Kessel mit innenliegender Dampf- 
heizung und einem turmartigen Dom, in welchem 
sich Teller übereinander befinden. Dadurch wird 
dem ausgetriebenen Ammoniak Gelegenheit geboten, 
mitgerissenes Wasser abzuscheiden, d. .h. sich zu 
rektificieren. Neben dem Dom ist (gewöhnlich an 
der Wand) noch ein einfacher Wasserabscheider mit 
Wasserrückleitung nach dem Kocher angebracht. 
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den (He NIIj- Dämpfe passieren müssen, bevor 
sie in den Koudonsator e gelangen. Dieser besteht, 
um oinen Gegonstrom des Kühlwassers mit den 
hcifsen Dämpfen zu erzielen, aus einer Reihe 
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von Abteilungen, in denen ja 
eine Anzahl von horizontalen 
Ammoniakröhren liegen, und 
welche hintereinander vom 
Kühlwasser durchströmt wer* 
den. Aus dem Kondensator tritt 
der verflüssigte Ammoniak 
durch das (nicht gezeichnete) 
Regulierventil in den als Eis- 
generator ausgebildeten Ver- 
dampfer/, von da in den Absorber c, wo es sich mit 
der vom Kocher durch den Temperaturwechsler b 




r\g' 1«. 



Methoden und Energieverbrauch der Kälteerzeugung. 79 

abfliefsenden armen Lösung vereinigt. Die stehende 
Transmissionspumpe d fördert alsdann die reiche 
Lösung durch den Wechsler h wieder in den Kon- 
densator zurück, worauf der Kreislauf von neuem 
beginnt. 

14. Bezeicbnung der Kttlilmasehinen in der 
Praxis nach ilirer Leistung. Wie wir im § 9 ge- 
sehen haben, hängt die Leistung einer Kompres- 
sionskühlmaschine bei gegebenen Verdampfer- und 
Kondensatortemperaturen vom stündlichen Hubvo- 
lumen des Kompressors, d. h. von den Dimensionen 
-desselben und seiner Umdrehungszahl ab. Diese 
Zahlengröfsen werden nun von den Fabriken im 
allgemeinen nicht veröffentlicht, wenn sie auch nach 
dem Bezüge einer Anlage jeder Besitzer sich selbst 
entnehmen kann. Es würde nun keine Schwierig- 
keiten bieten , dieselben aus unseren früheren 
Darlegungen mit Hilfe einiger Annahmen ebenso 
abzuleiten, wie wir dies mit dem Arbeitsverbrauche 
gethan haben. Indessen würden derartige Ergebnisse 
bei der Verschiedenartigkeit der Annahmen, welche 
sich hauptsächlich auf das Verhältnis zwischen 
Cylinderdurchmesser und Kolbenhub beziehen , 
keinen allgemeinen Wert besitzen. Dagegen erscheint 
€s wünschenswert, diejenigen Bezeichnungen hier 
kennen zu lernen, unter denen die Maschinen haupt- 
sächUch verkauft werden. Hierüber gibt die nach- 
stehende Tabelle, welche für die meisten Fabriken 
mit Ausschlufs der Gesellschaft für Lindes Eis- 
maschinen mit geringen Abweichungen gültig ist, 
Auskunft. Die Bezeichnung der Kühlmaschinen ge- 
schieht hierin durch römische Ziffern, zwischen 
die man im Laufe der Zeit noch Zwischennummern 
eingeschoben hat. Die Tabelle enthält weiter die 
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F.ristiin^ (Irr Musrhine in lOOOCalorien pro Stunde 
un<l zwar für Süfswasserkühlung (+10® bis +1'^! 
und S<K)lt'kiihlun^ ( — 2" bis - - b% sowie die stündliche 
Eisorzougung, welche gewöhnlich bei einer Soole- 
temperatur von — r)'^bis6® erfolgt. Schliefslich ist 
<lors(?ll)on mich der tägliche Eisersatz in Zentnern 
(i\ öo kg) hinzugefügt, welcher — nach ameri- 
kanischem, auch bei uns hie und da befolgtem 
.Nfustor — diejenige Natureismenge angibt, deren 
Abschmelzen die Leistung der Kühlmaschine ersetzen 
würde. Dasselbe ist, wie man sofort sieht, durch- 
aus nicht mit <lcr täglichen Eiserzeugung der An- 
lage identisch, sondern stets viel grölser, was einer- 
seits in der relativ hohen Schmelztemperatur des 
Natureises (0^), anderseits aber in seiner wechseln- 
den und im allgemeinen wenig gleichmälsigen Be- 
schaffenheit begründet ist. Daraus erklären sieh 
auch die ziemlich weitgehenden Abweichungen in 
der Angabe des Eisersatzes. 

Für die luserzeugung bedient sich auch die 
< Jesellscliaft für Lindes Eismaschinen einer der 
Tabelle VITI entsprechenden Nummernbezeichnung, 
nur mit dem l unterschiede, dafs sie die hier bis mit 
VLaund VII bezeichneten Gröfsen mit VII bzw. VIII 
benennt. Für Kühlmaschinenbetrieb dagegen num- 
meriert diese bedeutendste Firma nach dem Schema 
Tabelle IX. 

Für die in den Tabellen aufgeführten Nmnmern 
sind in den besseren Fabriken Modelle vorhanden, 
sodafs die Herstellung meist keine neuen Konstruk- 
tionen erfordert. Fällt die erforderliche Leistung 
zwischen zwei Tabellenwerte, so hilft man sich 
nicht selten durch weiteres Ausbohren des Kom- 
pressorcylinders der nächst niederen Nummer oder 
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durch eine mäfsi^e Krhöhung der Umdrehungszahl. 
Natürlich müssen die Hilfsapparate (Verdampfer und 
Kondensatoren) den wirklichen Leistungen undnicht 
blofs den Tabellenangaben entsprechen, wenn die 
Maschine wirklit-h ökonomisch arbeiten soll. 
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Die Konstruktion der Kompressoren. 

15. Die Ammoniakkompressoren. Entsprechend 
ihrer Wichtigkeit, behandeln wir zunächst die Am- 
moniakkühlmaschinen, für welche die verbreitetste 
derselben, die Linde sehe, typisch geworden ist. 
Wir werden darum auch nur die letztere im Zu- 
sammenhange besprechen ^) und an geeigneter Stelle 
abweichende konstruktive Einzelheiten anderer Fir- 
men anführen. 

Die Hegenden Lindeschen Kompressoren 
treten in zwei Typen auf, welche sich hauptsäch- 
lich in der Geradführung des Kreuzkopfes 
unterscheiden und, was für die Zweckmäfsigkeit der 
Anordnung der beste Beleg sein dürfte, von ihrem 
ersten Auftreten an keine wesentliche Änderung 
erfahren haben. Die Geradführung mit flacher, 

^) Von der Besprechung der mannigfachen stehenden 
Bauarten, wie sie in Amerika üblich sind, kann hier um so 
eher abgesehen werden, als dieselben trotz mehrfacher Ver- 
suche in Europa keinen Eingang gefunden haben. Siehe 
hierüber ausführliche Mitteilungen von Prof. M. F. Guter- 
muth in der Zeitschr. d. Vereins d. Ingenieure 1894, sowie 
von G. Schmitz in der Zeitschrift für die gesamte Kälte- 
Industrie 1895. 

6* 




bedingt aber eine etwas teuere Bearbeitung, als die 
cylindrische, gebohrte Geradführung (nach dena Vor- ' 
bilde der Gebr. Sulzer in Winterthur siebe Fig. 18). 
ßei der letzteren ist, da auch der Kompressor- 
cylinder am Gestell durch cyhndrische Pafsleisten 





die Vor- und Nachteile beider Anordnungen ziemlich 
ausgleichen. Die in den Fig. 17 und 18 darge- 
stellten grofsen Doppelkonipressoren unterscheiden 
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sich, abgesehen von der Befestigung der Cylinder 
am Gestell, noch dadurch, dafs in Fig. 17 die 
Cylinderachscn nicht in eine Linie zusantmienfallen 
wie in Fig. 18. Es ist dies bedingt durch den An- 
griiT zweier Schubstangen an derselben Kurbel, von 
denen in Fig. 18 eine am Kurbelzapfen gegabelt 
ist und so den Kopf der andern umfalst, wodurch 
allein das Zusammenfallen der Cylinderachsen hier 
erreicht wird. 

Aufserdem erkennt man in Fig. 18 eine kräftige 
Zagstange zwischen dem Cylinder und der Gerad- 
führung, welche ein Kippen des auf der Hinterseite 
am Gestell befestigten Cylinders verhindert, sowie 
dafs der Lagerbock für die Kurbelwelle mit den 
beiden Cylindergestellen durch Schrauben verbunden 
ist. Diese Anordnung wählt man besonders dann, 
wenn zunächst nur ein Kompressor benötigt wird, 
eine Verdoppelung der Anlage dagegen in Aus- 
sicht steht. Bei der in Fig. 17 dargestellten, aus 
einem Stück bestehenden Fundamentplatte für beide 
Cylinder ist man in diesem Falle genötigt, gleich 
anfangs die ganze Platte zu beschafEen, was natürlich 
gröfsere Kosten verursacht. Auch ist die Her- 
stellung grofser Platten mit technischen Schwierig- 
keiten verbunden. 

Für sehr grofse Kompressoren hat übrigens 
auch die Maschinenfabrik iGermaniac, welche 
sonst die Augsburger Anordnung bevorzugt, runde 
Geradführungen angewendet. Der in Fig. 19 darge- 
stellte Kompressor dieser Firma ist mit der sehr 
kräftig ausgebildeten Geradfühnmg durch zwei Zug- 
stangen verbunden und macht einen sehr soliden 
Eindruck. Die unmittelbare Verschraubung der 
Geradführung mit dem Cylinder nach dem Vorbilde 
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einem Bleclimantel sauber verschalte Cylinder trägt 
an beiden Enden Deckel in Form von Kugelhauben, 
an denen unmittelbar die Ventilgehäuse angegossen 
sind. Der vordere Deckel enthält aufserdem noch 




Fig. 20. 



Fig. 21. 



die Stopfbüchse. Das Ganze ruht auf gehobelten 
Arbeitsleisten der hohlen Grundplatte, deren Fufs 
zu einer weiten Tropf schale zur Ansammlung des 
herabtropfenden Öles sowie der von den Laufventil- 
deckeln beim Stillstande abthauenden Bereifung aus- 
gebildet ist. Bei nach oben führenden Saugleitungen 
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erapfiehlt es sich, auch unmittelbar über dem Kom- 
pressorcylinder eine Tropf schale (siehe Fig. 19) an- 
zubringen, welche das Herabrinnen von Wasser an 
der Cylinderverschalung und damit deren Verrostung 
verhütet. 

Die Achsen der konisch ausgebohrten Ventil- 
gehäuse liegen horizontal und bilden mit derCylinder- 
achse einen Winkel von 30^ 
bis 50°. Nur auf diese Weise 
ist es möglich gewesen, die 
Ventile mit hinreichendem 
Durchgangsquerschnitt ohne 
Vergröfserung des schädlichen 
Raumes in den Deckeln unter- 
zubringen und doch noch 
Raum für die Stopfbüchse im 
vorderen Deckel übrig zu be- 
halten. Die stählernen Ven- 
tile selbst sind flache Teller ^^^' ^^ 
(siehe Fig. 23 und 24), deren Spindeln nur je einen 
Ansatz tragen zur Aufnahme des Federdruckes. 
Dieser Ansatz befindet sich beim Saugventil am 
Äufsern Ende, beim Druckventil, wo er zugleich 
einen Teil der Führung übernimmt, ungefähr in der 
Mitte der Spindel. Da er mit dieser immer aus 
einem Stück herausgedreht ist, so müssen die Spindel- 
führungen, um das Einsetzen zu ermöglichen, zwei- 
teilig sein. Sie lehnen sich, durch Rippen verstärkt, 
an die eigentliche Ventilbüchse, welche, wie das 
Gehäuse, konisch gedreht ist und durch Deckel in 
dasselbe hineingeprefst wird. Die Ventilsitze be- 
stehen aus feinkörnigem Gufseisen. Die Teller sind 
nach dem Cylinderinnern zu kugelförmig, so dafs sie 
sich, ohne schädlichen Raum zu verursachen, voll- 
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kommen der Kugelkalottenform des Cylinderdeckels 
anschmiegen. Neuerdings wird, um die Grefahr des 
Hineinfallens des Saugventils in den Cylinder zu ver- 
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mindern, die Spindel desselben häufig mit einem 
schwachen Anlauf in der Mitte versehen, für welchen 
naturgemäfs die Führung eine Erweiterung besitzen 
mufs. Aufserdem hat sich zum Auffangen des Druck- 
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Ventils eine im Deckel angebrachte, durch eine konische 
Feder gestützte Platte als zweckmäfsig erwiesen. 

Beim Schlufs des Druckventils dient der Feder- 
teller, welcher seinerseits in die Führungsbüchse 
gut eingepafst sein mufs, als Luftpuffer. Die Wirkung 
eines solchen kann aber auch, wie die Fig. 25. u. 26 
nach Ausführung der Firmen L. Seyboth in München 
sowie der A.-G. ^r Atlas c in Kopenhagen zeigen. 




I 




Flg. 25. 



Flg. 26. 



von aufsen dadurch reguliert werden, dafs man die 
Verbindungskanäle der PufEergehäuse durch Schieber 
verengt bezw. erweitert. Die Einstellung der Schieber 
erfolgt am besten an der Hand von Indikatordia- 
grammen, aus denen man den richtigen Ventilschlufs 
erkennt, während gleichzeitig durch das Gehör das 
Geräusch beim Aufsetzen der Teller beobachtet 
wird. Ein unbefugtes Einstellen dieser Schieber 
sollte möglichst verhindert werden, damit nicht der 
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Sclilufs der Ventile schleichend und erheblich ver- 
spätet wird. 

Wenig zweckmäfsig 
erscheint der Einbau 
von Ventilen ohne be- 
sondere Gehäuse, wie 
in Fig. 27 und 28, da 
es sehr schwierig sein 
dürfte, den für die 
Teller mafsgebenden 
Sitz mit dem Deckel, 
in welchem die Spindel 
des Druckventils sich 
bewegt, zu centrieren. 
Bei den Saugventilen 
dieser der Firma Kil- 
bourn eigenen Kon- 
struktion ist dieser 
Fehler vermieden. Die- 
selben befinden sich in 
besonderen Gehäusen, 
w^elche, ähnlich wie 
Corlifssche Rund- 
schieber, in die Cy- 
linderfüfse eingesetzt 
werden, wobei über- 
dies eine Entfernung 
der Rohranschltisse 
nicht notwendig ist. 
Als Übelstand dieser 
Anordnung dürfte eine bedeutende Vergröfserung 
des schädlichen Raumes empfunden werden. 

Mit der mittleren Kolbengeschwindigkeit 
der Kompressoren geht man mit Rücksicht auf das 
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exakte Spiel der Ventile und die Bewegungswider- 
stände in den Rohrleitungen nicht gern über 1 m 
pro Sekunde, woraus sich das Verhältnis des Cy- 
linderdurchmessers zum Hube zu 0,6 bis 0,75, je 
nach der Gröfse der Maschine ergibt. Der freie 
Gesamtquerschnitt der Saugventile und der 
Saugleitung soll dabei ^/lo bis ^/i2, derjenige der 
Druckventile und der Druckleitung möglichst nicht 
unter ^/^ö der wirksamen mittleren Kolbenfläche des 
Kompressors betragen, entsprechend Dampfgeschwin- 
digkeiten von 10 bis 15 m pro Sekunde. Es ist 
übrigens unvermeidlich, dafs diese Geschwindigkeiten 
während der kurzen Zeit des Passierens der Ventile 
auf das Doppelte und Dreifache dieser Werte an- 
steigen, weil erfahrungsgemäfs die Ventile, vor allem 
unter dem Einflufs starker Federn, nicht immer einen 
Hub von ^li ihres freien Querschnittes erreichen, 
wie es die Theorie erfordert. Aus diesem Grunde ist 
es zweckmäfsig, die Federn so schwach als möglich 
zu wählen, ohne doch 
dabei den raschen 
Ventilschlufs zu 
beeinträchtigen. 

Der Aushöhlung des 
Deckels enlspricht die 
Form des Kolbens 
(Fig. 29), der aus zwei ^^«' ^^^ 

hohlen Gufsstücken besteht, welche durch eine auf 
dem Ende der Kolbenstange sitzende versenkte 
Mutter aneinandergeprefst werden und so die Kolben- 
ringe und die darunter befindliche Spannfeder fest- 
halten. 

Wie schon aus Fig. 17 bis 19 ersichtlich, ver- 
einigen sich die Rohre der Saug- und Druckventile 
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paarweise zu einer Saug- und einer Druckleitung, 
die ihrerseits mit je einem Absperrschieber bezw. 
Hahn versehen sind. Diese Organe müssen, wie 
alle vorerwähnten, ganz aus Eisen bestehen, da 
Kupfer, Bronce oder Messing vom Anamoniak an- 
gegriffen werden würde. Ihre Form ist aus den 




Fig. :U). 



Flg. 31. 



Skizzen ersichtlich, von denen Fig. 30 einen Schieber 
an Linde -Maschinen, Fig. 31 dagegen einen Hahn 
Kilbourn scher Anordnung darstellt. An der ge- 
meinsamen Druckleitung, jedoch noch vor dem Ab- 
sperrorgan, befindet sich ein kleiner, mit Schlauch- 
anschlufs versehener Hahn (in Fig. 18, wo die 
Druckleitung unterhalb des Kompressors verläuft, 
ersichtlich), durch welchen man vor dem ÖfEnen 
des Kompressors zu Reparatur- oder Revisions- 
zwecken diesen selbst bei geschlossenem Absperr- 
organ in der Saug- und Druckleitung rasch ent- 
leeren kann. Das Ammoniak wird in diesem Falle 
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.am einfachsten vermittelst eines Gummischlauches 
in Wasser geleitet , von dem es rapid absorbiert 
wird. 

Eünen der wichtigsten Bestandteile des Kom> 
piessors bildet die Stopfbüchse, deren Aufgabe 
nicht nar darin besteht, das Entweichen von Am- 
moniak, sondern auch das Eindringen von atmo- 
sphärischer Luft und Wasser sowohl in flüssiger wie 
auch in Damp&orm in das Innere der Maschine zu 
verhindern. Von ihrer zweckmäfsigen Konstruktion 
imd Instandhaltung hängt demnach, da der Kreis- 
prozels des Ammoniaks ein geschlossener ist, die 
Betriebssicherheit der Maschine in hervorragender 
Weise ab. Linde gelang es zuerst, unter Ein- 
fügung einer sogen. Laterne, d. h. eines an der 
Kolbenstange nicht anhegenden, durch Stege ver- 
bundenen Doppelringes zwischen BauniwoUringe, 
die mit stumpfen Enden aneinanderstofsen, dadurch 
^ine vollauf befriedigende Lösung zu finden, dafs 
er den so geschaffenen Zwischenraum dauernd mit 
•Öl gefüllt hielt und mit der Saugleitung des Kom- 
pressors verband (Fig. 32 und 33), zu welchem 
Zwecke der Stopf büchsonhals an zwei gegenüber- 
liegenden Stellen angebohrt ist. Der Grundring 
-der Stopfbüchse besteht aus Weifsmetall ; die Brille, 
welche vermittelst eines Gummiringes sanft auf die 
Baumwollpackung geprefst wird, enthält einen Holil- 
raruD, durch welchen eine vermittelst Schnurlauf 
Angetriebene kleine Pumpe (dicht unter der Stopf- 
büchse auf dem Bettbalken befestigt) fortwährend 
Kompressoröl(auch Bakuöl, nach seinem Gewinnungs- 
orte genannt) hindurchdrückt (Fig. 33). Mit diesem 
Ol sind auch die Baumwollzöpfe vor ihrem Ein- 
bringen in die Büchse zu tränken. Ein Teil dos 
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Öles läuft durch ein Röhrchen wieder ab, während 
der Rest durch die Kolbenstange mit in das Kom- 




FiK. U, 



pressor-Innere gezogen wird. Durch später zu be- 
sprechende Vorrichtungen wird der gröfste Teil 
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dieses ins Innere gelangten Öles wieder abgeschieden, 
da es sonst den Wärmedurchgang durch die Kon- 
densator- und Verdampferrohre verschlechtem würde. 
Das mit der Pumpe verbundene Ölgefäfs (Fig. 33) 
sollte übrigens sorgsam vor dem Eindringen von 
Wasser, insbesondere des an den kalten Aufsen- 
wandungen der Saugseite gebildeten und beim Still- 








Kg. 34. 

Stande herabtropfenden Niederschlages geschützt 
werden, da dieser sonst mit all seinen Verunreini- 
gungen durch die Ölpumpe in die Maschine gelangt 
und deren Wirkung empfindlich beeinträchtigt. 

Die Lindesche Stopfbüchse wurde später von 
Fixary dadurch abgeändert, dafs er, wie aus Fig. 34 
und 35 ersichtlich, die Ölkammer beträchtUch er- 
weiterte, den Stopfbüchsenfiansch mit einem ring- 

L*orenz, Neuere Kühlmaschinen. 3. AuM. 7 
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förmigen, nach aufsen abgedichteten Hohkaum ver- 
sah, in welchem er etwas vom Kondensator durch a 
kommendes Ammoniak vermittelst eines Regulier 
hähnchens verdampfen liefs. Die so erzielte Kälte- 




^^Pl 



Fig. 85. 

Wirkung bringt das in der Baumwollpackung befind- 
liche Öl zum Gefrieren, so dafs nach aufsen ein guter 
Abschlufs erreicht wird. Da nun die Erfahrung 
lehrte, dafs die Stopfbüchse bei einiger Achtsamkeit 
auch ohne diesen Gefrierprozefs abdichtete, so unter- 
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bleibt das Durchleiten von Ammoniak gewöhnlich 
in der Praxis und die Handhabung der Fixary- 
schen Stopfbüchse unterscheidet sich von derjenigen 
der Lind eschen nur durch die unmittelbare Ein- 
führung des Öles von c und d aus in den Hohlraum 
an die Laterne, der auch hier durch e mit der Saug- 
leitung in Verbindung steht. 

Da das fortwährende Durchleiten von Öl durch 
die Büchse eine gewisse Aufmerksamkeit seitens der 
Maschinisten erfordert und wegen der dazu not- 
wendigen kleinen Ölpumpen eine Komplikation mit 
sich bringt, so lag es bei den Erfolgen der Metall- 




Figr. 36. 

Packungen für Dampfmaschinen nahe, dieselben 
auch bei Kompressoren anzuwenden. Die beste 
Lösung gelang hier dem Maschinenmeister Friese 
(Dortmund), welcher zwei ineinandergeschraubte Spi- 
ralen mit dreieckigem Querschnitt, aber abgestumpften 
Ecken derart in die Büchse einführte, dafs eine der- 
selben, aus Weifsmetall bestehend, mit den flachen 
Seiten der Dreikante an der Kolbenstange, die andere 
stählerne dagegen, an die Innenwand der Büchse 
durch Anziehen der Brille angeprefst wird (Fig. 36). 
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Dio Brille selbst enthält einen Hohlraum, dem Öl 
durch eine gewöhnliche Sehmierbüchse zugeführt 
wird, und drückt auf die Metallpackung vermittelst 
eines oder zweier im ganzen (d. h. unaufgeschnitten) 
eingelegter Gummiringe. In neuester Zeit hat man 
auch die Vorteile der Metallpackung mit denen der 
Laterne zu vereinigen gesucht, indem man den Hohl- 
raum der letzteren zwischen zwei Serien von me- 
tallenei i konischen Halbringen (Howaldtpackung) 
verlegte, welche durch eine kräftige Spiralfeder aus- 
einandergehalten werden. Der Druck dieser Feder, 
welcher von der Brille aufgenommen wird, überträgt 
sich dann auf die konischen Ringe. Indessen scheint 
sich diese Kombination nicht besonders bewährt zu 
haben, da sie von einer der bedeutendsten Firmen 
wieder verlassen wHirde. 

Bei allen vorstehenden Stopfbüchsen^) wird das 
Heraustreten des Öles, mit dem alle Dichtungsringe 
schon vor dem Eindringen getränkt werden, aus der 
Brille durch eine schwache Filzpackung, welche 
durch einen Ring und eine Überwurfmutter fest- 
gehalten ist, bewirkt. 

Die dauernde Dichtheit aller Stopfbüchsen ist 
nun an die Bedingung geknüpft, dafs die Temperatur 
\vährend der Kompression nicht zu hoch ansteigt. 
Läfst sich dies infolge hoher Zuflufstemperatur des 
Kühlwassers (in den Tropen) nicht vermeiden, s o m u f s 
derVerdichtungs Vorgang auf zweiCylinder 
verteilt werden, von denen nach dem Vorgang 
der Linde- Gesellschaft (Fig. 37) der Niederdruckkom- 

*) Über einige andere Sto2)fbüch8en siehe den Aufsatz 
von C. Schmitz, Zeitschr. f. d. ges. Kälte-Industrie 1895. 
Heft 9 bis 12, dem auch einige der vorstehenden Figuren 
entnommen sind. 
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pressor A die Stopfbüchse enthält, während der 
Hochdruckkompressor B an die Hinterseite an- 
geschlossen wird. Der Zwischenraum D wird mit 
dem Saugrohr des Niederdruckcylinders verbunden, 
während die Zwischenkammer C über beiden Cy- 
lindern angeordnet ist. Der Gesamtaufbau der Ma- 
schine ändert sich hierdurch nicht erheblich. 




Fig. 37. 



16. Regaliernng andölabscheidungan Ammoniak- 
maschinen. Das Reguli er ventil, welches die Ab- 
drosselung beim Übertritt des flüssigen Kälteträgers 
aus dem Kondensator in den Verdampfer bewirkt, 
besteht bei den meisten Ammoniakmaschinen aus 
einem normalen Ventilkonus (siehe Fig. 38), w^elcher 
drehbar auf der Spindel sitzt und einen längeren, 
sehr steilen weiteren Konus trägt. Dem letzteren 
fällt, da er je nach der Hubhöhe den Durchgangs- 
querschnitt bestimmt, die eigentliche Regulierung 
zu. Die Einstellung des Ventils geschieht vermittelst 
eines Handrades auf Grund der Beobachtung des 
Manometers am Kondensator und Verdampfer, bezw. 
mit Rücksicht auf die Temperatur des Druckrohres 
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am Kompressor, welches bei dem bisher üblichen 
nassen Kompressorgange sich noch bequem 
mit der Hand berühren lassen soll. Bei dem in 
neuester Zeit beliebteren überhiteten Kom- 
pressorgange ^), der nicht nur erfahrungsgemäfs 
für die Maschine unschädlich, sondern auch für 
ihre ökonomische Leistung günstiger sich erwiesen 




Fig. 38. 

hat, versagt die zuletzt genannte, einfache Kon- 
trolle, und der Maschinist ist ledigHch auf die 
Beobachtung der Manometer angewiesen, wenn in 
die Druckleitung hinter dem Kompressor keine 
Thermometer eingesetzt sind. 

Um nun den Beharrungsgegenstand der Ma- 
schine, sobald derselbe einmal erreicht ist, von dem 
Maschinisten möglichst unabhängig zu machen, hat 
man zunächst versucht, die Stellung des Regulier- 
ventils von aufsen kenntlich zu machen, etwa durch 



^) Derselbe tritt schon ein, wenn der Kompressor gerade 
trocken gesättigten Dampf ansangt» wie wir in unseren Bei- 
spielen in Kap. II voraussetzten. 
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eine Skala am Umfange des Handrades. Linde 
schlug dagegen einen anderen Weg ein; er bildete 
das Regulierventil zu einem rotierenden Hahne aus, 
dessen Küken (siehe Fig. 39) einen rechtwinkligen 
Kanal besitzt, welcher dauernd mit einem durch 
Handrad H und Kolben B in seinem Volumen ver- 
änderlichen Hohlraum R in Verbindung steht. Im 
Verlaufe der Rotation, die vom Kompressor abge- 




Fig. 39. 

leitet und durch den Schnurlauf S auf die Spindel 
A übertragen wird, füllt sich der Hohlraum R zu- 
nächst aus der vom Kondensator kommenden Leitung 
K und gibt seinen Inhalt darauf an die Verdampfer- 
leitung F ab. Die Regulierung beschränkt sich 
hierbei auf die einmalige Einstellung des Handräd- 
chens H. Obwohl sich diese Anordnung im grofsen 
und ganzen bewährt hat, suchte Linde dieselbe 
noch weiter auszubilden, und gelangte er zu dem 
in Fig. 40 dargestellten^) Regulierventil, welches zu- 
gleich als Verteiler des Ammoniaks auf die ein- 



^) Mit Benutzung der entsprechenden Abbildung in 
dem Artikel Prof. Lindes über Kältemaschinen in Luegers 
Lexikon der gesammten Technik. 
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zelnen Verdampferschlangenrohre wird. In den 
Hohlraum des Fufses tritt das flüssige Ammoniak 

und kommt dort 
zur Ruhe, so dafs 
mitgerissenes Ol 
sich zu Boden 
setzen und zeit- 
weilig abgelassen 
werden kann. Das 
Hahnküken ist hier 
vertikal drehbar und 
verbindet d urch eine 
Öffnung des Mantels 
den Hohlraum bei 
jeder Umdrehung 
einmal mit jeder in 
das Gehäuse direkt 
mündenden Ver- 
dampferschlange. 
Infolge der gleich- 
mäfsigen Verteilung 
auf die Rohre wird 
deren Heizfläche 
besser ausgenutzt 
und, solange der 
Apparat in gutem 
Stande, d. h. das 
Küken dicht in der 
Büchse ist, eine be- 
trächtliche Erhöh- 
Fig. 40. ung der Leistung 

(bis zu 200/0) erzielt. 
Von ganz besonderer Bedeutung ist für den 
Betrieb der Ammoniakmaschine die möglichste 
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Verhütung des Mitreifsens von Kom- 
pressoröl in die Rohrleitungen des Kondensators 
und Verdampfers, da diese sonst in ihrer Wirkung 

stark beeinträchtigt wer- 
den. Durch den über- 
hitzten Kompressorgang 
wird übrigens die Tren- 
nung des Öles vom Am- 
moniak etwas erleichtert, 
weil das letztere bei 
höherer Austrittstempera- 
tur aus dem Kompressor 
nur mehr in geringem 
Mafse vom ()1 absorbiert, 





Fig. 41. 



bezw. festgehalten wird. 
Die Trennung vollzieht 
sich in einem cylin- 

drischen Gefäfse 

(Fig. 41 und 42), welches 

von Linde und den 

meisten anderen Kon- 
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strukteuren unmittelbar neben dem Kompressor auf- 
gestellt wird und in welches das Druckrohr nach 
Passieren eines Rückschlagventils einmündet. Am 

Boden des Gefäfses 



QKx^. 



sammelt sich das 
Öl an und wird 
durch eine Leitung, 
in welche ein stetig 

rotierender 
Hahn, der für 
jede Umdrehung 
einer bestimmten 
Ölmenge den Durch- 
gang gestattet, 
einem Ölsammler 
zugeführt, während 
das entölte Ammo- 
niak durch ein 
lijlq-ll^^ central in das cy- 
lindrische Gefäfs 
des Ölabscheiders 
eingeführtes Rohr 
nach dem Konden- 
sator strömt. Der 
Ölsammler oder Öl- 
topf (Fig. 43) ist mit einem offenen Mantel ver- 
sehen, der mit warmem Wasser (etwa vom Rück- 
laufe des Kondensators) zum Austreiben des 
Ammoniaks aus dem im Inneren befindlichen Öl 
gefüllt werden kann. Das so entwickelte Ammoniak 
tritt in den Verdampfer oder besser noch in die 
Saugleitung des Kompressors über. 

Die Maschinenbaugesellschaft vorm. Klett & 
Co. in Nürnberg hat beide Apparate, d. h. den 




Fig. 43. 
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Dlabsoheider und Sammler in geschickter Weise zu 
)inem Ganzen vereinigt, indem sie den Fufs des 
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enteren zum Öltopfe ausbildete (siehe Fig. 44) und 
diesen mit einem Doppelboden für Warmwasser zum 

Austreiben versah. Der Über- 
tritt des Öles aus dem Ab- 
scheider in den Sammler voll- 
zieht sich durch ein von Hand 
r^i^^^hJä regulierbaresHähnchen, deren 
Funktion durch Schaugläser 
beobachtet wird (s. Fig. 45). 
Die bisher besprochenen 
Abscheider werden unmittel- 
bar hinter dem Kompressor 
in die Druckleitung einge- 
schaltet, um diese vor dem 
Verölen zu schützen. 

Darum erscheint die An- 
bringung des Ölabscheiders 
am Kondensator nach dem 
Vorgange Fixarys weniger 
Äwockmiilsig» da sich auf dem Wege bis dahin der 
anfanglich ül>erhit2te Dampf schon erheblich abkühlt 
und die Trennung des Ammoniaks vom Öl teilweise 
schon in der Leitung vor sich geht. Der Abscheider 
ist in Fig. 4t> dargestellt; er besteht aus einem 
unten erweiterten Gufseisenkörper mit centralem 
Eintritt und seitlichem Abgang des Ammoniaks, in 
welchen ein cylindrisches, unten trichterförmig ge- 
staltetes und mit Öffnungen versehenes Blechgefäfs 
eingesetzt ist. In der Erweiterung vor dem Trichter 
des letzteren befinden sich Siebe, welche das Am- 
moniak passieren mufs und von denen das Öl ab- 
gefangen wird, um am unteren Ende den Abscheider 
zu verlassen und in den Ölsammler überzutreten. 
Der letztere ist als gufseiserner Topf ausgebildet 
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* und im Innern mit einer Heizschlange /.um Aus- 
treiben des Ammoniaks versehen. Jedenfalls ist 
\. dieser Ölabscheider auch konstruktiv verwickeUer 
I als die beiden vorgenannten. 



//^M$*^J 
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Durch ihren relativ grofsen Rtunninhalt üben 
die Ölabscheider übrigens noch als \Vindkess(^l 
eine günstige Wirkung auf den Kompressor aus. 
Sie nehmen den ziemlich rasch und intermittierond 
ausgestofsenen Kompressorini lalt ohne nennenswerte 
Drucksteigerung auf, geben ihn gleichnuilsig an den 
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Kondensator weiter und verhindern so ein starkes 
Ansteigen ;^des Überdruckes in den Druckventilen 
des Kompressors. Dieser günstige Einflufs kommt 



a 

^ 



I 




natürlich nur dann ungeschwächt zur Geltung, wenn 
sich der Olabscheider in unmittelbarer Nähe des 
zugehörigen Kompressorcylinders befindet und durch 
eine relativ weite Rohrleitung mit diesem verbunden ist. 
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Um das Mitreifsen fester Körper, z. B. von 
Hammerschlag aus den Rohrleitungen in den Kom- 
pressor zu verhüten, wird nahe dem letzteren in die 
Saugleitung aller Maschinen ein mit einem Sieb 
versehenes Gefäfs eingeschaltet. Dasselbe ist 
von Zeit zu Zeit nachzusehen und zu reinigen, da- 
mit nicht durch teilweise Verstopfung der Saug- 
widerstand zu hoch ansteigt oder gar das Sieb selbst 
zerrissen wird. 

Dieser Übelstand wird durch einen Schlitz im 
Siebe gegenüber der Austrittsstelle vollständig ver- 
mieden. In Fig. 47 und 48 ist die von der Gesell- 
schaft Linde gewählte cylindrische Form eines 
solchen Schmutzfängers dargestellt, in welchem bei 
a das Ammoniak ein- und bei h wieder nach dem 
Kompressor austritt. Bei c mündet dann noch ein 
Rohr ein, welches etwa durch die Stopfbüchse ver- 
schlichenes oder im Olsammler abgeschiedenes Am- 
moniak zurückbringt, während bei d gewöhnlich das 
Rohr des Saugmanometers angeschlossen wird. 

Schliefslich wird in der Druckleitung nach dem 
Vorgang Lindes noch ein gewöhnliches Rück- 
schlagventil angebracht, welches im Falle eines 
plötzlichen Bruches (z. B. des Cylinderdeckels) sich 
schliefst und den Kondensator-Inhalt am Rück- 
strömen verhindert. 

Aus dem Vorstehenden ergibt sich, dafs streng- 
genommen in der Ammoniakmaschine drei ver- 
schiedene Kreislauf e sich vollziehen, und zwar neben 
dem Kreisprozefs des cirkulierenden Am- 
moniaks, welches in Fig. 49 durch starke Striche 
— » angedeutet ist, ein Kreislauf des Öles, an- 
gedeutet durch , welches teils von der Stopf- 
büchse, teils aber, vom Ölabscheider a kommend, 
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sich im Öltopf c sammelt, wodurch das aus diesen 
ausgetriebene Ammoniak durch eine mit 
schwachem Strich angegebene Leitung nach 




l'^ig. 4<). 



dem Schmutzfänger d der Saugleitung zugeführt 
wird. Dieselbe Bezeichnung hat die zum Füllen 
der Maschine mit Ammoniak aus einer ebenfalls 
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skizzierten Bombe dienende Leitung erhalten, welche 

in die durch angedeutete Verbindungsleitung 

zwischen Kondensator und Verdampfer hinter dem 
Regulierventil einmündet. Als P>wärmungsflüssig- 
keit des Ölsammlers ist hier ablaufendes Konden- 
satorkühlwasser gedacht und dementsi)rechend beide 

Apparate durch eine Linie verbunden. Die 

Manometerleitungen sind mit bezeichnet. 

In Amerika, wo man mit der Überhitzung im 
Kompressor häufig sehr weit geht, verbindet man 
mit der Ölzuführung nicht selten eine Kühlung der 
Kompressoren, indem das Ol selbst in den C-ylinder 
eingespritzt und nach seiner Abscheidung durch einen 
besonderen Ölkühler wieder abgekühlt wird (Ver- 
fahren des De la Vergne-Cc). 

Das aus der Maschine abgeschiedene Ol wird 
fast immer unter Zugabe von frischem wieder ver- 
wendet. Es sollte dies indessen nur nach vorheriger 
Filtrierung geschehen und besonders darauf geachtet 
werden, dafs kein Wasser mit in die Maschine ge- 
langt.^) Eine Vermischung mit Wasser tritt aber 
leicht in der Tropfschale der Stopfbüchse (Fig. 17) auf 
und zwar dann, wenn die Büchse bei kaltem Arbei- 
ten sich aufsen beschlägt. Die Abscheidung des 
Wassers aus dem Öle geschieht am einfachsten durch 
starke Abkühlung des Gemisches, wobei auch die 
Harzbestandteile des Öles erstarren und dann durch 
ein Filter aufgefangen werden könncui. Eine ge- 
schickte Vereinigung desselben mit der Abkühlungs- 
vorrichtung (B. Weiser in Basel) ist in Fig. 50 
dargestellt. In einem durch Holz gut isoliertc^i 



*) "Ober den Einflufs der Verunreinigungen des NH.^ 
siehe oben § 7. 

Lorenz, Neuere Kühlmaschinen. 3. Aufl. 8 
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Blechgefäfs a befinden sich Verdampferschlaugen 
k h i n , durch welche der Kälteträger selbst nach 
Bedarf geleitet wird. In dieses Gefäfs wird durch e 
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das zu reinigende Öl eingeführt, steigt dort empor 
und gelangt, tief abgekühlt, in den mit einem Sieb 
und Filtermaterial d versehenen Innenraum, aus dem 
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es durch den Hahn / rein abgelassen werden kann. 
Durch das Hähnchen g kann der Apparat entleert, 
durch / entlüftet werden, während ein Thernio- 
meter m die Überwachung erleichtert. 




Fig. 51. 
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Fig. 52. 

17. Die Kohlensättre-Konipressoren. Dii Grund 
Sätze, welche für die Konstruktion dieser Kom- 
pressoren mafsgebend sein müssen, sind: Wider- 
standsfähigkeit gegen sehr starke PressungiMi und 
Dichtheit. Die erstere erfordert für den Cylinder 
ein zähes blasenfreies Material (sehr feinkörniges 
Gufseisen bezw. Stahlgufs) und kleine Durciunessor, 
damit die Wandstärken niclit übormälsig grofs zu 
sein brauchen, wodurch bekanntlich die Reinheit 
des Gusses beeinträchtigt wird. Die Dichtheit gegen 
Gasverluste hingegen erfordert neben tadellosem 
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Material eine möglichst geringe Zahl von Rohr- 
anschlüssen sowie Stopfbüchsen. Die Zahl der Rohr- 
anschlüsse wird im Gegensatze zu den Ammoniak- 
maschinen, bei denen jedes einzelne Ventil äufserlich 
mit dem betreffenden Rohre verbunden ist, meistens 
dadurch vermindert, dafs die Druckventile, welche 
fast immer oben angeordnet sind, einen gemein- 
samen, in den Cylinder eingegossenen Druckkanal 
besitzen (siehe Fig. 51 bis 56). 

Von den Saugventilen ist fast stets eines mit 
dem hinteren Deckel vereinigt, während die Vorder- 
seite entweder ein schräg nach unten gerichtetes, 
oder zwei schräge seitliche Saugventile besitzt, deren 
Unterbringung eine kugelförmige Ausbildung des vor- 
deren Cylinderbodens bedingt. Die erstere Anord- 
nung (Fig. 51 bis 53 Kon- 
struktion von Escher, Wyss 
& Co. in Zürich) ist ge- 
wöhnlich bei Cylindern zu 
finden, welche durch ge- 
drehte Arbeitsleistenmit dem 
Gestell seitlich verbunden 
sind und daher die Unter- 
seite des Cylinders für einen 
centralen Rohranschluls so- 
wie für ein nach unten 
gerichtetes vorderes Saugventil freilassen. Euer ist 
naturgemäls ein gemeinsamer Saugkanal am Platze. 
Bei der zweiten Anordnung, welche von der 
Firma L. A. Riedinger in Augsburg ausgebildet 
wurde, ist es nicht mehr angängig, das vordere 
Saugventil nach unten zu verlegen, und man ist 
gezwungen, statt dessen zwei seitliche anzuordnen 
(Fig. 54 bis 56). Der Saugkanal für diese Ventile 




Fig. 53. 
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ist ebenfalls an der Unterseite des Cylinders einge- 
gossen und nahe dem hinteren Ende mit dem Roln- 
anschlufs verbunden. Es wäre ein leichtes, auch 
das im hinteren Deckel befindliche Saugventil direkt 
hieran anzuschlielsen ; man versieht indessen das- 
selbe lieber mit einer seitlichen, besonderen Öffnung, 
da es sonst die Wirkungsweise der vorderen Ventile 
infolge der unsymmetrischen Lage gegenüber dem 
Saugkanal ungünstig beeinflussen würde. 
Dh Dv 




Fig. 65. 

Für die neuere Cylinderkonstruktion der Halle- 
schen Union vorm. Vaas & Littmann (Fig. 57) war 
die bequeme und genaue Bearbeitung des Cylinder- 
innern malsgebend. Die vier Ventilöffnungen sind 
durchweg gleichartig gebohrt, wodurch die Aus- 
wechslung sehr erleichtert wird. Der vordere Deckel 
enthält die Stopfbüchse, aber keine Ventile. 

Die Skizzen, welche mit diesen Bemerkungen 
wohl ohne weiteres verständlich sind, stellen für die 
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beiden hier geschilderten Hauptanordnungen i) die 
Gufskörper der Cylinder, sowie die Befestigungs- 
weise an dem Gestell dar. In demselben bedeuten 
5 und D den Saug- bezw. Druckkanal mit ent- 
sprechenden Rohranschlüssen, 
Sg Z>, bezw. Sk Dk das vordere 
bezw. hintere Saug- und Druck- 
ventil. Die Cylinder werden ge- 
wöhnlich noch mit einer Blech- 
verschalung versehen , über 
welche ledighch noch die Indi- 
katoröffnungen, die Rohran- 
schlüsse und die Flanschen für 
^^' ^' die Ventildeckel hervorragen. 

Bei den hohen Pressungen der Kohlensäure 
bot die Stopfbüchse anfänghch grofse Schwierig- 
keiten, imi so mehr, als die Kolbenstangen im Ver- 
hältnis zum CyUnderdurchmesser sehr stark ausfallen. 
Es hat sich hier, wie bei den Ammoniakmaschinen 
gezeigt, dafs die Dichtung am vollkommensten durch 
Einschaltung einer Laterne (Fig. 57), welche durch 
Schmiermaterial (zumeist Glycerin) angefüllt wird, 
gewährleistet ist; die bis zu dieser Laterne heraus- 
dringende Kohlensäure wird dann durch Verbindung 
derselben mit dem Saugkanal des Kompressors wieder 
in den Cylinder zurückgebracht. Auf diese Weise 
herrscht in der Laterne stets der Saugdruck (25 bis 
30 kg/qcm). 

Als Packung haben sich Gummiringe mit zahl- 
reichen radialen Baumwolleinlagen auf der Innen- 
seite recht gut bewährt, vorausgesetzt, dafs die 

^) Diese Anordnungen entsprechen vollkommen den 
früher bei Ammoniakmaschinen behandelten. 
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Schmierung mit Kompressoröl erfolgt. Kür reine 
^'Vcerinschmierung sin<l in neuester Zeit uls ganz, 
^'orzügliche Packung nach dem Vorgänge der l'^irma 
aj- A. Riedinger in Augsburg Lederstuipen 
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mit dahinterliegenden GunimiringtMi viel- 
fach in Anwendung gekommen. In Fig. 5S ist eine 
ganze Stopf büchse mit dieser Einrichtung (hirgostollt. 
Die Lederstulpen B sind an und für sicli nicht 
elastisch, werden aber durch das von der Kolben- 
stange jSTaus der Glycerinkammer Gl mitgenommene 
Glyeerin geschmeidig erhalten und durcli die liintcr 
ihnen liegenden Gummiringe A an die Stange an- 
geprefst Die metallischen Teile der Stopfbüchst», 
d. i. der Grundring 6r, die Laterne L, tler Druck- 
ring D bestehen aus Bronze, die Stange si^lbst aus 
Stahl. Bei der Bearbeitung der Ringe sowie dei* 
vorderen Büchse mit der Glycerinkannner ist darauf 
zu sehen, dafs dieselben gerade nt)cli leicht über 
die polierte Stange hinweggleiten. Der Hohlraum 
der Laterne A ist endlich durch den Rohranschlufs aS' 
mit dem Saugkanal verbunden. 

Damit das Glyeerin nicht mit der Kolbenstange 
nach aufsfen gerissen wird, ist vor der Kannnt^- (H 
noch eine einfache Stopfbüchse mit (Jewinde zum 
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u zoicweilitf leichte Blaseri von Kohlensäure eiit- 
w^eiii, «iajjeg^Jti **^ll kein heftiges dauerndes Auf- 
^vuaumti" stattfinden. 

In J«bP origineller Weise verhütet die Firma 

. ^ j^ ÄaII in Dartford (England), deren Kohlen- 

^^in^n vnrwiegeDd auf Schiffen verwendet 

^1 KohletisäUTererlixste durch die Stopf- 

«fhaltet näniUeh einen kleinen Cylinder 

iessen Stange auf 
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der einen Seite durch den Deckel ins Freie fülirt. 
Diese Seite enthält Glycerin, welches von Zeit /ii 
Zeit nachgefüllt werden kann und steht durch ein 
mit Drosselventil versehenes Rohr C mit der Sto|»f 
büchsenlaterne des Kompressors in Verbindung, wäh- 
rend hinter dem Kolben in B der Kondensatordruck 
durch D herrscht. Diesem Druck hält das lilyccrin, 
welches nur in sehr kleinen Mengen in die ^Stopfbüchse 
gelangt, das Gleichgewicht und mufs daher unter cintMu 
ebensoviel höheren Drucke stehon, als die vordeir 
Kolbenfläche durch die heraustretende Stange kleiner 
als die hintere ist. Hat z. B. der Hilfscylinder oin(Mi 
Durchmesser von 4 cm, also einen Kolben« |uersclniitt 
von 12,57 qcm, so entspricht dies bei 70 Atin. Kon- 
densatordruck einer Totalpressung auf die hintere 
Kolbenseite von 12,57 • 70 = 87i>,9 kg. Auf der 
herausragenden Spindel von 1,2 ccni Dicke, also 

1,13 qm Quer- 
schnitt, lastet nun 
der Atmosphären- 
druck mit 1,13 kg 
und auf dem ein- 
geschlossenen 
Glycerin eine Ge- 
samtpressung von 
879,9 — 1,1 = 
878,8 kg, was bei 
einem Querschnitt 
von 12,57 — 1,13::= 11,44 (leni der Vorderseite des 
Kolbens einer Pressung von 878,8 : 11,44 =77 Atm. 
entspricht. Die Laterne steht demnacli unter einem 
höhereu Druck als er in der Mascliine selbst jemals 
erreicht wird, so dafs durch dieselbe nur Glycerin 
hineingelangen, niemals aber Kohlensäure entweiclien 
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kann. In Deutschland ist unseres Wissens diese sinn- 
reiche Vorrichtung noch nicht angewendet worden. 
Es sei übrigens noch bemerkt, dafs die Firma 
Hall & Co. ihre Kompressoren aus massiven Stahl- 
blöcken herstellt, was bei der überaus yervoUkomm- 
ueten Giefsereitechnik, welche in Deutschland und 
der Schweiz auch die höchsten Ansprüche befriedigt, 
kaum gerechtfertigt erscheint. 




Fig. 60. 



Ein weiteres, für den regelmäfsigen Betrieb 
wichtiges Organ der Maschine bildet der Kolben, 
welcher bei doppelt wirkenden Kompressoren nach 
beiden Seiten abdichten mufs. Hierfür haben sich 
Metallringe durchaus nicht bewährt, man wendet 
darum, wie in Fig. 60 dargestellt ist, z. Z. am häu- 
figsten Kolben mit doppelten, entgegengesetzt ge- 
richteten Lederstulpen an, welche zwischen bron- 
zenen Ringen eingebettet liegen und durch eine 
mittels Stifts gesicherte Mutter aus weichem Schmied- 
eisen fest zusammengeprefst werden. Noch ein- 
facher ist die Anpressung des hinteren Druckringes 
durch einen Keil, siehe Fig. 57. Die Lederlide- 
rungen dichten um so besser, je höher die Druck- 
differenz auf beiden Seiten ist, da die Kohlensäure 
Gelegenheit hat, hinter die Stulpen zu treten. Es 
ist zweckmäfsig, den Kolben so zu bearbeiten, dals 
die Bronzeteile desselben gut in den CyUnder passen, 
die härteren Eisenteile dagegen ein Spiel von ca. 
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^/o mm besitzen, so dafs sie beim Gang die Wan- 
dungen nicht berühren. 

Die Btulpen besteht^n am Knl)>eii aus Rinds- 
leder von 4 bis 5 nun, in der Stopfbüchse aus 
solchem von 3 mm Stärke; sie werden in eigenen 
Stulpen pressen (siebe Fig. 61 und 62), welche 
aus einem Grundkörper mit Schraube unrl Mutter, 
sowie einem Preisring zusammengesetzt sind, mit 
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der Hand hergestellt* Werden solche Stulpenpressen 
jeder Maschine beigegeben, so ist der Maschinist 
imstande, jederKcit die Lederstulpen selbst zu er- 
neuern, die Guramiringe für die Stopfbüchse müssen 
allerdings genau zugeaelniitten von der Gummi fabrik 
bezogen werden. 

Die Haltbarkeit der Leders tulpen ist selbstver- 
ßtändliclT eine geringere als die von Metallringen; 
bei richtiger Behandlung soll ein Satz Packungen 
eine Betriebssaison (von März bis Ende Oktober) 
überdauern, doch sind auch Beispiele von längerer 
Dauer bekannt. Wesentlich ist hierfür das Ver- 
meiden von starken Überhitzungen im Kompressor, 
da das Leder bei Temperatoren von 70 bis 80o C, 
spröde wird und reifst. Für einen zuverlässigen 
Maschinisten bietet dies indessen keine nennens- 
werten ^cliwierigkeiten. 




i 
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Als Saug- und Druckorgane der Kohlen- 
säure-Kompressoren haben sich, wie auch bei Ammo- 
niak, einfache Tellerventile am besten bewährt. Für 
dieselben gilt vor allem der Grundsatz, dals der 
Ventilsitz stets mit der Büchse verbunden sein 
soll, welche entweder die (möglichst lange) Führung 
der Spindel mit enthält, oder in der diese Führung 





Fig. 63. Fig. 64. 

genau centrisch durch lange cylindrische oder 
konische Flächen eingepafst ist. Bestehen Büchse 
und Führung als besondere Stücke für sich, so 
dürfen dieselben niemals mit einander verschraubt 
werden, sondern sind stets nur lose ineinander zu 
stecken und vom Deckel aus festzupressen. Die 
Ventilteller werden durch nicht zu starke Federn 
auf ihre Sitze aufgedrückt; bei ganz oder nahezu 
vertikaler Lage der Spindeln könnten diese Federn 
wegfallen, doch hat sich gezeigt, dafs sie auch in 
diesem Falle eine gewisse Sicherheit für das richtige 
Arbeiten der Ventile gewähren. Liegen die Ventil- 
spindeln horizontal, so müssen die Federn kräftiger 
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sein, um die Reibung in der Fülirung zu über- 
Avinden. 

Nach diesen Grundsätzen sind die Ventile 
Fig. 63 bis 66 konstruiert. Das Säugventil Fig. 64 
und das Druckventil Fig. 63 sind dadurch aus- 
gezeichnet, da/s die Teller T zur Aufnahme des 
Federdruckes mit der Spindel und dem Ventilkonus 
aus einem Stück bestehen. Dies bedhigt weiterhin, 
dafs die Führung für die Spindel zeitweilig an- 
geordnet sein mufs. Bei sehr genauer Bearbeitung 





Fig. 65. 
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hat sich diese Konstruktion gut bewährt, man hat 
nur darauf zu achten, dafs bei horizontaler oder 
geneigter Lage des Ventiles die durch die Achse 
der Spindel gehende Teilungsebone der beiden 
Führungshälften nicht vertikal zu stehen kommt, 
weil sich sonst auf der Spindel nach und nach ein 
Grat ausbildet^ welcher leicht ein Festklemmen zur 
Folge bat. 

Auch die im Deckel befindliche, durch eine 
Bronzemutter verschlossene Öffnung (\ welche man 
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bei dieser Ventilkoiistruktion häufig findet, hat nur 
den Zweck, die Ventilfedern ohne Abnahme des 
ganzen Deckels kontrollieren zu können, dürfte in- 
dessen entbehrlich sein. Die Grundbüchse B mit 
dem konischen (unter 45^ bis 60^) gegen die Achse 
geneigten Ventilsitz ist an ihrer Mantelfläche von 
den Öffnungen für den Ein- bezw. Austritt des 
Kälteträgers durchbrochen, und sitzt gewöhnlich in 
einem Hohlraum des Cylinders, in welchen der Saug- 
bezw. Druckkanal einmündet. 

Die Ventile Fig. 65 und 66, bei denen die 
Teller T zur Aufnahme des Federdruckes nicht mehr 
mit der Spindel aus einem Stück bestehen, sondern 
aufgeschraubt (und durch Splinte gesichert) werden, 
gestalten sich in ihrem Aufbau etwas einfacher. Vor 
allem ist es hier nicht mehr notwendig, die Führungs- 
büchse F zweiteilig auszuführen, dann aber kann die 

selbe beim Saugventil 
Fig. 64 mit der im 
übrigen wie obenausge- 
führten Grundbüchse 
B aus einem Stück be- 
stehen. Die Länge der 
Führung bietet hierbei 
keine Schwierigkeiten, 
wohl aber hat man 
den Vorteil, die Feder- 
spannung durch ver- 
schiedene Einstellun- 
gen der Teller T re- 
gulieren zu können. 
Ob dieser Vorteil 
durch die Gefahr der selbstthätigen Trennung der 
Teller T von der Spindel infolge des Herausfallens 




Fig. 67. 
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des Splintes nicht mehr wie aufgehoben wird, 
steht allerdings dahin. Da die Ventilbüchsen B 
hier ziemlieh lang ausfallen, so läfst man sie nicht 
mit ihrer vollen Aufsenfläche an der (Julswand der 
Ventilkammer anhegen, sondern versieht sie lieher 
mit zwei Pafsleisten an den beiden Piiiden. Da- 
durch wird auch das Herausnehmen der Büchsen 
sehr erleichtert. Um dasselbe bequem bewirken zu 
können, ist es zweckmäfsig, den oberen Teil innen 
mit einem Gewinde zu versehen, in welchem ein 
entsprechend weites Gasrohr geschraubt werden 
kann, mittels dessen die Büchse herausgezogen wird 
(Fig. 67). 

Was das Material betrifft, so bestehen die 
Ventile mit ihren Spindeln stets aus feinstem Tiegel- 
gufsstahl, Führungen und Büchsen mit den Sitzen, 
auf welche die Ventile sauber und mit giMiügend 
breiter Fläche aufzuschleifen sind, aus Thosphor- 
bronze. Bei warmem Kompressorgange kommt in- 
folgedessen wegen der ungleichen Ausdehnung von 
Führung und Spindel ein Festklemmen der letzteren 
bisweilen vor. Nur durch Herstellung der Führung 
AUS Gufseisen läfst sich dieser Übelstand (lauernd 
beseitigen. Die Deckel .4 werden meist aus dem- 
selben feinkörnigen Gufseisen angefertigt wie die 
Cylinder, häufig indessen aus Sehönlieitsrücksichten 
auch aus Bronze. Für das exakte FunktionienMi 
der Ventile ist es notwendig, dafs alle zu einem 
Ventil gehörigen Teile auf das Sorgfältigste vor dem 
Einsetzen zusammengepafst werden ; insbesondere ist 
das Einschleifen auf die Sitze am zusammengesetzten 
Ventil vorzunehmen. Dies gilt natürlich auch im 
gegebenen Falle für das Nachschleifen dureh den 
Maschinisten. 
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Der Cylinderdurchmesser beträgt, je nach der 
Gröfse der Maschinen ein Drittel bis ein Viertel des 
Hubes, die mittlere Kolbengeschwindigkeit nicht 
über 0,6 m pro Stunde. Von den Saug\'entilen kann 
das hintere einen Durchgangsquerschnitt gleich der 
Hälfte der Kolbenfläche erhalten, während man auf 
der Vorderseite damit kaum bis ein Viertel dieses 
Wertes gelangt, so dafs die mittlere Geschwindigkeit 
beim Ansaugen zwischen 1,2 bis 2,5 m schwankt. 
Die Druckventile erhalten auf beiden Seiten gleiche 
Dimensionen mit Querschnitten von ein Siebentel 
bis ein Zf'hntel der Kolbenfläche ; die Geschwindig- 
keit der Kohlensäure beim Hinausschieben kann 
demnach zeitweise bis auf 10 m pro Sekunde an- 
steigen, dürfte aber im Mittel kaum über 4 m be- 
tragen. 

18. Regnliernng nnd Sicherheitsvorrichtnngen 
an Kohlensäaremaschinen. Da die Kohlensäure von 
den Schmiermaterialien, von denen sich Glycerin 
am besten bewährt hat, nur in geringem Grade ab- 
sorbiert wird, dieser Körper aufserdem in die Ap- 
parate mitgerissen den Wärmedurchgang der Heiz- 
flächen nicht beeinträchtigt, so ist die Anordnung 
von Abscheidern hier nicht notwendig. Die Maschine 
erscheint infolgedessen äufserlich einfacher als die 
Ammoniakmaschine. 

Das Regulierventil stimmt gewöhnlich in 
seiner Konstruktion mit den an der Maschine be- 
findlichen Absperrorganen vollständig überein. Es 
besteht, wie Fig. 68 andeutet, durchweg aus einem 
meist gufseisernen Gehäuse Q, aus dem nach oben 
die Ventilspindel S durch eine gewöhnliche Stopf- 
büchse B abgedichtet heraustritt. Diese Spindel, 
welche mittels eines feinen Gewindes im Gehäuse 
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auf und nieder bewegt werden kann, trägt eine dreli- 
bare und nur durch einon Stift gehaltene Kappe A' 
mit dem Ventilkegel. Diese Kappe drückt endlich 
auf den von unten in das Gehäuse eingeschraubten 
bronzenen Ventilsitz L, der durch den Flansch F 
in seiner Lage vollkommen gesichert ist. Die 
Kappe K ist deshalb notwendig, weil bei dem ver- 
schiedenen Gewinde der Spindel N und des Sitzt'S L 
eine genaue Centrierung gar nicht m(*)glieh wäre. 
Diese Ventile haben sich 
als sehr dicht erwiesen, 'so- 
lange die Oberfläche der 
Kappe sich in gutem Zu- 
stande befindet; ist diese 
aber einmal angegriffen 
(was durch Spuren von Salz- 
säure in chemisch darge- 
stellter — also nicht aus 
natürlichen Quellen ge- 
wonnener — Kohlensäure 
leicht geschehen kann), so 
mufs sie entweder wieder 
abgedreht oder besser durch 
eine neue ersetzt werden, 
nicht versäumen , nach 




•iir ••.<^. 



Der Maschinist solhe 
der Betriebssaison all(^ 
Ventile zu öffnen und die noch in gutem Zustand(^ 
befindhchen Kappen mit Fett einzusehnii(u*on. 
Dieses Fett ist vor der Ingangsetzung wieder zu 
entfernen. 

Um das Eindringen von mitgcTissenen festen 
Körpern (Löt- oder Dichtungsniaierial, Feilspäne, 
Hammerschlag) in den Kompressoreylindor zu ver- 
hindern, werden auch bei diesen Maschinen durcli- 
gehends Schmutzfänger von ähnlicher Anordnuna; 

Lorenz, Neuere Kühlmaschinen. 3. Aiiil. «^ 
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in die Saugleitung eingebaut, wie bei Ammouiak- 
maschinen. Fig. 69 zeigt einen solchen, der in einem 
geschlossenen, starkwandigen Topf ein Blechrohr 
enthält, welches von der Kohlensaure von oben nach 
unten durchströmt wird. Der sich im Sieb an- 
sammelnde Schlamm kann 
nach Öffnung des Deckels 
mit diesem herausgehoben 
werden. Häufig wird das 
Sieb, nachdem man sich 
davon überzeugt hat, dals 
die Rohre keine festen Be- 
standteile mehr enthalten, 
ganz herausgenonmien, um 
die Bewegungswiderstände 
der Kohlensäure zu ver- 
mindern. 

Schliefslich sind noch die Sicherheitsvor- 
richtungen gegen ein zu hohes Ansteigen der 
Pressungen zu erwähnen, weil hierdurch Explosionen 
des Cylinders hervorgerufen werden können. Für 
die Rohrsysteme besteht die Gefahr nicht in dem- 
selben Mafs, da diese durch zu hohe Drücke nur auf- 
reifsen und sich unter grolisem Geräusch entleeren, 
ohne dafs Metallteile umhergeschleudert werden. 
Aufserdem zeigt sich ein abnormer Druck in diesen 
Apparaten an den Manometern, durch deren An- 
gaben man den regelrechten Gang der Maschine 
stets kontrollieren kann. Dies ist am Kompressor 
selbst nicht gut mögUch, und thatsächlich sind bisher 
fast alle Unfälle darauf zurückzuführen, dafs die 
Maschine vor dem Öffnen der Druckabschhefsung in 
Gang gesetzt wurde. Alsdann wird die durch den 
Kompressor angesaugte Kohlensäure in den engen 
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Druckkaual des Cylinders hineingeprelst, wo sie in 
kurzer Zeit ganz ungeheure Pressungen erreicht und, 
wenn keine Gelegenheit zum Entweichen vorhanden 
ist, unfehlbar den Cy Hnder explosionsartig ausei nander- 
sprengt.^) Es ist darum notwendig, den Druckkanal 
mit einer Sicherheitsvorrichtung zu versehen. Dies 
kann auf drei verschiedene Arten geschehen, indem 
man im Falle eines zu hohen Druckes die Kolilen- 
säure aus dem Druckkanal durch ein Ventil entweder 
direkt in die Atmosphäre austreten, oder in den Kon- 
densator bezw. in den Verdampfer überströmen läfst. 
Die erstere Methode entspricht vollständig der An- 
wendung von Sicherheitsventilen an den Dampf- 
kesseln; sie hat den Vorteil, den Maschinisten durch 
das plötzlich auftretende heftige Geräusch auf das 
Gefahrvolle der Situation aufmerksam zu machen. 
Allerdings wird eintretendenfalls stets ein Teil der 
Kohlensäurefüllung verloren gehen. Die hierbei an- 
gewandten Sicherheitsventile mit F'ederbelastung, 
welche in ihrer Konstruktion nichts besonderes 
bieten, blasen gewöhnhch bei 150 Atmosphären ab, 
sie haben den Nachteil, dafs sie sich leicht klemmen 
und mit der Zeit unzuverlässig werden. Aus diesem 



^) Dies erfolgt bei vorzüglichem, feinkörnigem Giifseisen 
and der jetzt üblichen, sehr kräftigen Konstruktion bei einem 
inneren Drucke von 500 bis 600 kg/qcm, so dafs die Cylinder- 
wandungen ungefähr eine 8 bis 10 fache Sicherheit gegen 
Bruch bei normaler Betriebsspannung im Kondensator (rund 
60 kg/qcm) besitzen, welche wohl als unbedenklich betrachtet 
werden darf. Man kann übrigens leicht berechnen, wie viel 
Umdrehungen bei nicht funktionierender Sicherheitsvorrich- 
tung erforderlich sind, um den Bruch herbeizuführen. Es 
betrage das mittlere Hubvolumen eines Kohlensäure-Kom- 
pressors Nr. V rund 4,5 1, die Saugspannung sei absolut 
80 kg/qcm, so wird durch die erste Umdrehung ein Volumen 

9* 
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Grunde zieht man es häufig vor, statt eines Ventil- 
konus mit Federbelastung dünne Gufseisenplättchen 
einzusetzen, welche bei einem Drucke von 150 At- 
mosphären sofort total zertrümmert werden und den 
ganzen Querschnitt freigeben. 
Ein solches Ventil ist in Fig. 70 
dargestellt. Auf die Platte P 
wird dann noch ein cylindri- 
sches, nach auf sen geschlossenes 
Röhrchen mit seitlichen Öff- 
nungen aufgeschraubt, das die 
Trümmer der Platte P aufnimmt 
und ihr Umherfliegen verhin- 
dert. Tritt das Sicherheitsventil 
in Thätigkeit, so ist unter 
allen Umständen zuerst die 
Maschine abzustellen ; erst dann 
dürfen andere Ventile geöffnet 
oder geschlossen werden. 
Als Dichtungsmaterial für die Verbin- 
dungsstellen von Kohlensäurerohren verwendet man 
dort, wo keine nennenswerten Erschütterungen 

von rund 9 1 gefördert und in dem — bei neueren Maschinen 
mit dem Kompressorcylinder zusammengegossenen — Druck- 
kanal, der für die genannte Maschinengröfse ein Volumen 
von höchstens 1 1 besitzt, zusammengeprefst, wodurch der 
Druck dort auf das 9 fache der Saugspannung, also auf 
270 kg/qcm steigt, wenn der Kanal vorher leer gewesen ist. 
Jede weitere Umdrehung würde diesen Druck ungefähr ver- 
doppeln, wenn man davon absieht, dafs einesteils durch die 
verstärkte Kückexpansion aus dem schädlichen Raum das 
effektiv ang:e8augte Gewicht sich mit zunehmendem End- 
drucke verringert, andernteils dagegen bei dem Mangel an 
jeglicher Wärmeabfuhr die Pressung rascher ansteigt, als es 
hier vorausgesetzt wurde. Jedenfalls ist nach der zweiten 
Umdrehung der Druck schon auf über 500 kg/qcm gestiegen 
und damit die Bruchgrenze nahezu erreicht. 




Fig. 70. 



Die Konstruktion der Kompressoren. l:*):; 

auftreten, Blei, sonst Vulkanfiber, eine aus 
mehreren hydraulisch zusammengeprefsten und eigen- 
artig präparierten Papierlagen bestehende Masse, die 
in Tafelform käuflich ist.^) 

19. Die Scliwefligsäaremascliinen zeichnen sieh, 
wie wir schon früher sahen, den beiden bisher be- 
sprochenen Systemen gegenüber durch relativ gro fse 
Cylindervolumina und niedrige Pressungen 
aus. Vom rein theoretischen Standpunkte stehen sie 
den Ammoniakmaschinen am nächsten, denen gegen- 
über sie indessen, ebenso wie auch die Kohlensäure- 
maschinen, infolge des Wegfalls von Ölabscheidungs- 
und Rektifikations-Vorrichtungen sehr einfach er- 
scheinen. 

Charakteristisch für die schweflige Säure ist der 
Umstand, dafs sie sich, sonst gleiche Kondensator- 
bezw. Verdampfertemperaturen vorausgesetzt, infolge 
der Verdichtung im Kompressor höher erhitzen-) 
wird als Kohlensäure und Ammoniak, und dies ist 
der Grund, warum man die Kompressorcylinder 
der Schwefligsäuremaschinen mit einer Kühlung 
versieht (siehe Fig. 71 bis 73). Man umgibt zu 
diesem Zwecke d^n eigenthchen Cylinderkörper nocli 

*) Auf die verschiedenartigen Vorschläge, den Arbeita- 
prozefs der Kohlensäuremaschinen z. B. durch 8poiseoylinder, 
Zwischengefäfs u. s. w. zu verbessern, soll an dieser Stelle 
darum nicht näher eingegangen werden, weil dieselben z. Z. 
über das Versuchsstadium noch nicht hinausgelangt sind. 

*) Diese Temperatursteigerung hängt wesentlich von 
dem Verhältnis des absoluten Kondensator- zum Verdaiiipfer- 
drucke ab, welches aus unserer Tabelle III S. 14 für Tempe- 
raturen von -f-20° bezw. — 10^ sich ergibt 
für SOa NH3 CO, 
zu 3,23 3,01 2,14, 
also für SO, am gröfsten, für CO2 am kleinsten ausfällt. 
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mit einem ringförmigen Mantel, der von kaltem Kühl- 
wasser durchströmt wird. Aufserdem bildete man 
die Kolbenstange als hohles Rohr aus, leitete 
in dasselbe am Kreuzkopf (Fig. 71 und 74) Kühl- 



Fig. 71. 




wasser ein und liefs dieses so bis in den ebenfalls 
hohlen Kolben vordringen, von wo es durch ein 
engeres dünnwandiges Rohr im Innern der Kolben- 
stange wieder zum Kreuzkopf zurückgeführt wird, 
um dort auszutreten. Da der Kreuzkopf an der 
Bewegung der Kolbenstange Teil nimmt, so mufs 
auch die Zu- und Ableitung des Wassers zur Kolben- 
stange beweglich sein. Man verbindet darum gern 
die beiden Mündungen am Kreuzkopf durch lange 
Gummischläuche mit den festen Wasserleitungen, 
deren Hähne sich an einem Rahmen oberhalb der 
Mitte der Kreuzkopfbahn befinden. 

So wenig elegant vom 
maschinentechnischen 
Standpunkt diese Lösung 
der Wasser-Zu- und Abfuhr 
zu einem bewegten Organe er- 
scheint, so ist sie doch die 
^'8^- ''2. bequemste und wohl auch 

sicherste. Andernfalls müfste man die Wasser- 
leitungen mit dem Kreuzkopf durch ineinander 
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verschiebbare, also in ihrer Länge veränderliche 
Rohre herstellen, welche an beiden Enden 
in drehbare Gelenke zu münden hätten. Dafs 
dieses Verfahren zu mannigfachen Undichtlieiten 
imd damit zu einem unsauberen Betriebe führen 
würde, liegt auf der Hand. Auch die direkte Aus- 
bildung der verlängerten Kolbenstange als Druck- 
pumpe hat sich nicht eingebürgert, da man an- 
scheinend dem Kompressor möglichst frei von allen 
Komplikationen und übersichtlich gestalten will. 




Der Wert der Kühlung des Kompressorcvlinders 
liegt übrigens vorwiegend in dem Schutze di4* Stoj)!- 
büchsenpackung, weniger aber in der Verbesserung 
des Arbeitsvorganges der Maschine, wie sich leicht 
aus der Überlegung ergibt, dafs die Temperatur des 
in den Mantel sowohl wie in die hohle Kolbenstange 
eintretenden Wassers unter allen Umständen höher 
hegt, als diejenige der angesaugten ROo-Dänipfe. 
Diese müssen sich also im Verlaufe der Kompression 
bis zu dieser Temperatur erhitzen, bevor eine Wärme- 
abgabe an das Kühlwasser stattfinden kann. Wäh- 
rend der Saugperiode und der ersten Hälfte der 
Verdichtungsperiode des Kompressors dient mithin 
das Mantelwasser vorwiegend zur Abkühlung der 
vorher höher erhitzten Cylinderwandungen ; es ist 



:..:r-=si-^: ut-ia aLr^s=Äaio==*f>i. iaiir -»-* iicl V-rriiufr 

iiLii. Aicreiküiiiim^ jiine tuils -kihl turriii i:-e A'^- 
£jtxi^ ter TTaiiii»*»!- miL ijiheiiciuiJini y^iiieile ^re- 

i;iiij»ir»r I »ir::initisstr tur^ hm. Klfi-iiiiiniiel noch 
T-ir2r!i^*eir: vjri i^Tnitf iii^ Azi: cin:!!:^ aui der 
J izj iamisirr. Liins lezv n& i<TOii?hfr Brfestiyung am 

-:ttJ4»r— frH T lei A::r:a£L iur Xase&rae in seiir er- 
:L»:ciin. visCiiZb Tnitr ■«• tocsjiscjl vk iaefa. in Fig. 71 
'-.i* 7:i ii:;£^»rÄii: iifc iea Cyüniiir Änm Teil iu 

ZI l-r^-rc. :::i»i :L:i z±: ^erücfcien. Flansscfaecu Terstärkt 

Lr:-r S::pfb^ci5e der Sctw^eärgsÄareoiasehineü 
birr-e: im •:t",ge!ZLeiiiec wenig: BeaieffkensTertes. Eiue 
rienere Ai^orinimg .:^hne Kühlcmg ist in Fig. 74 
•iÄrgestelL:, acs der zugleich der Anscfaiols der hohlen 

V Die T.c «i«m ix. M:izitel und der Kolbensimnge cirka- 
lierenden Wasser auLfzeii<>mmette Wirme achemt nAch Ver- 
fiachen von Gatermath Zehschr. d. Veiciiis d. Ingenieare 
l^!ä^\ S. 2yO. and der Mänchener Kommission (Schröter 
Untersachangen an Rältemaachinen vaachiedener Systeme, 
Mönchen 181^^ nicht sehr stark Ton der Waas^rmenge be 
einflolst zu sein, welche sich bei schwacher Cirkolmtion stark 
bei kräftiger weniger erwärmt. Das Veihftltnis nur Konden 
satorleistang schwankt zwischen 3 and 10 Vo dorchschnittlicb 
je nach dem Zustande der angesaugten SO, und deren £nd 
pressang. 
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Kolbenstange an den Kreuzkopf sowie die Anord 
nuijg der Wasserzirknlatiou im Innern der Stange 
ersehen werden kann. Die Büchse ist, analog den 
Ammoniak- und Kohlensäuremaschinen, mit einiT 
unter Saugdruck stehenden Laterne versehen; hinter 
dieser nach dem Cyhnder zu befindet sich eine* 




^;.^.^^.^ j ^ 
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elastische Packung aus Metallringen, vor dorsi^llxMi 
dagegen einige Talkumschnüre, auf welche die Brille 
vermittelst eines Gummiringes drückt. Da die Saug- 
pressung dieser Maschinen bei einigerniafsen niedri- 
gen Verdampfertemperaturen unter den äul'seren 
Atmosphärendruck sinkt, so ist hierbei die (iofahr 
nicht ausgeschlossen, dafs durch die Stopfbüchse 
Luft in das Innere der Maschine gelangt, wolche 
sich alsdann überaus störend geltend machen würde. 
Wir möchten darum empfehlen, die Laterne der 
Stopfbüchse entweder mit der Druckleitung oder, 
wie es Pictet in neuerer Zeit an den Ivonipressoren 
seines Laboratoriums^) in Berlin ausgeführt hat, mit 
einem besonderen SOo-Gefäfs in Verbindung zu 
setzen. Der auch im Kondensator bezw. in diesem 
Gefäfse nur mäfsige Druck der SO2 läfst bei einiger- 

') Siehe »Mitteilungen aus dem Institute R. Pictet« von 
Dr. M. Altschul in der Zeitschrift f. d. ges. Kälte-Industrie 
1895, Heft 11 u. 12. 
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mafsen guter Instandhaltung der Büchse keine er- 
heblichen Gasverluste befürchten. Bei vorzüglicher 
Ausführung kann man übrigens die Laterne gänz- 
lich entbehren und mit Stopfbüchsen arbeiten, welche 
sich nicht von den an Dampfcylindern gebräuch- 
lichen unterscheiden. Um sie immer kühl zu er- 




Fig. 75. 

halten, genügt es, den Büchsenhals entweder ganz 
in den vorderen Saugraum zu verlegen (Fig. 75) 
oder ihn mit einem Kühlwassermantel zu umgeben. 
Beides hat sich in der Praxis gut bewährt. 

Von einer dauernden Schmierung der Büchse 
und des Kolbens wird angesichts der öligen Be- 
schaffenheit der SO2 im flüssigen Zustande meist 
abgesehen, allerdings ist hierfür Kühlhaltung der 
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Büchse unerläsfliche Bedingung; im Falle vorüber- 
gehend wannlaufender Stopfbüchsen helfen sich die 
Maschinisten dann nicht selten durcli etwas kon- 
sistentes Fett bezw. Einreiben der Stange mit Ma- 
schinenspeck. Selbstverständhch bedarf dieSchwefiig- 
säuremaschine dann , wie schon erwähnt , auch 
keiner Vorrichtungen zur Abscheidung des Schniier- 
materials. 

Die insbesondere beim Beginn des Betriebes 
aus der Stopfbüchse in das Cyhnderinnere mitge- 
rissenen Fettspuren sind für die Schmierung der 
Ventilspindeln sehr nützhch, nur mufs darauf ge- 
achtet werden, dafs dieses Fett dort nicht zum Er- 
starren gelangt und die Saugventile dann festsitzen. 
Dieser "Übelstand tritt häufig dann ein, wenn der 
Kompressor nasse Dämpfe bei tiefer Verdampfer- 
temperatur ansaugt. Alsdann findet in den Ventil- 
gehäusen eine mit intensiver Kältewirkung verknüpfte 
Nachverdampfung der mitgerissenen Flüssigkeits- 
teilchen statt, welche zur Erstarrung des Fett(\s führt. 
In dieser Thatsache dürfte der Grund für den von 
Anfang an bei Schwefligsäuremaschinen hevorzugt^Mi 
und auch ökonomisch, wie wir sahen, gerechtfertigten 
trockenen Kompressorgang zu suchen sein. 

Die Ventile (gewöhnlich 4 auf jeder Sehe) 
werden an neueren Maschinen, z. B. denen der Firma 
A. Borsig, fast ganz nach dem Muster der Annnoniak- 
maschinen ausgeführt und in die aus nu?hreren 
Kammern bestehenden Cylinderdeckel eingebaut. 

Die Ventile der Firma Schüch terniann und 
Kremer in Dortmund, welche in Fig. 75 darge- 
stellt und offenbar aus den älteren Pictetsehen 
Konstruktionen durch Vergröfserung der Spindel- 
führung herausgebildet sind, haben ebene Sitze. 
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Zur Verhütung des Hineinstürzens des Saug- 
ventils in den Cylinder infolge Spindelbruches ist 
unterhalb desselben noch ein Steg in die Büchse 
eingefügt, welcher gleichzeitig die Hubbegrenzung 
bildet. Die ganze Bauart der Ventile bedingt eine 
nicht unbeträchtliche Vergröfserung des schädlichen 
Raumes, die jedoch bei dem ohnehin grofsen Cylin- 
dervolumen dieser Maschinengattung wenig ins Ge- 
wicht fällt. 

Auffällig ist bei allen Schwefligsäuremaschinen 
der geräuschvolle Gang der Ventile, welcher meist 
dem Mangel an flüssigem Schmiermaterial auf den 
Ventilsitzen zugeschrieben wird. Da sich diese, wie 
die Erfahrung gezeigt hat, für die Lebensdauer der 
Ventile ganz ungefähriiche Erscheinung genau ebenso 
bei Luftkompressoren zeigt, so dürfte die Über- 
hitzung der Dämpfe, durch welche dieselben den 
rein gasförmigen Körpern näher kommen, hierauf 
von erheblichem Einflüsse sein. Bei der wirtschaft- 
lich günstigeren Wirkung der Überhitzung gegenüber 
dem sogenannten nassen Kompressorgange erscheint 
es ganz richtig, ihretwegen das Geräusch der Ventile 
in Kauf zu nehmen. 

Der in Fig. 75 deutlich hervortretende Einbau 
der Ventile in gröfsere Hohlräume der Deckel hat 
sich insofern als Vorteil erwiesen, als diese Hohl- 
räume die ausgleichende Wirkung von Windkesseln 
besitzen. 

Angesichts der relativ geringen Dichte der 
schwefligen Säure geht man mit der Kolben- 
geschwindigkeit bis zu 1,5 m pro Sekunde und 
verringert dafür lieber den Cylinderdurchmesser, der 
kaum 0,5 des Hubes beträgt. Den freien Ventil- 
querschnitt wählt man zu ^lo ^is ^/jg der Kolben- 
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fläche, wodurch man in der Saiigleitung mittlere 
Geschwindigkeiten von 22 m und höher erreicht. 

Im übrigen bieten dieKompressorenderSchweflig- 
säuremaschinen nichts Erwähnenswertes. 

20. Die Untersuchung der Kompressoren. Zur 

Beurteilung der Wirksamkeit der einzelnen Teile 
des Kompressors einer Kühlmaschine ist eine Tnter- 
suchung desselben mit dem Indikator notwendig. 
Eine solche sollte bei jeder Maschine kurz nach 
deren Fertigstellung und alsdann wenigstens einmal 





Fig. 76. Fi-. 77. 

alle 2 Jahre vor Schlufs der Botriebssaison statt- 
finden. Zu diesem Zwecke versehen alle guten 
Fabriken ihre Kompressorcylinder mit hulikator- 
stutzen, welche der Länge nach bis in das Cylinder- 
innere durchbohrt und für gewöhnlich durch eine 
Schraube oder einen Flansch (s. Fig. 76 und TT) 
verschlossen, aulserdem aber mit einem Gewinde 
oder einem Pafsstück zum Anbringen des Indikator- 
hahnes versehen sind. Es ist in hohem Grade zu 
bedauern, dafs man sich zur Zeit noch nicht auf 
bestimmte Nonnalien für diese Gewinde und An- 
schlufsstücke geeinigt hat, so dafs fast jedesmal 
Zwischenstücke vor der Untersuchung erst beschafft 
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werden müssen. Dies bereitet vor allen Dingen bei 
Kohlensäuremaschinen Schwierigkeiten, da bei diesen 
die IndikatoröfEnung, um den schädlichen Raum 
nicht zu vergröfsern, durch einen Stift verschlossen 
wird, der vermöge seiner langen Führung nicht 
leicht zu entfernen ist. Besser wäre es darum, wenn 
man sich entschliefsen wollte, gleich von vornherein 
die Öffnung mit einem Flansch (nach Fig. 77), an 
dem sowohl das Gewinde zur Aufnahme des Hahnes, 
wie auch der durchbohrte Stift zur Ausfüllung des 
überflüssigen schädlichen Raumes angebracht ist, zu 
versehen. 

Als Indikatoren ^) kann man für Schwefligsäure 
ohne weiteres die für Dampfmaschinen gebräuch- 
lichen anwenden, für Ammoniak dagegen müssen 
besondere, ganz aus Eisen und Stahl bestehende 
Instrumente verwendet werden, deren Einrichtung 
indessen mit den gebräuchlichen übereinstimmt ^j. 
Die früher manchmal verwendeten Plattenfederindi- 
katoren haben sich gegenüber den Kolbeninstru- 
menten infolge der ungleichmäfsigen Durchbiegung 
der Plattenfeder nicht bewährt, trotzdem sie kein 
Ammoniak hindurchtreten lassen. Bei Kohlensäure- 
maschinen wird der Druck so grofs, dafs man mit 
dem gewöhnlichen, 20 mm im Durchmesser halten- 

^) Über die Einrichtung und Handhabung der Indikatoren 
siehe P. H. Rosenkranz: Der Indikator und seine An- 
wendung. 6. Aufl. Berlin 1900. 

*) Gelegentlich hat Verfasser auch NHj-Kompressoren 
mit gewöhnlichen Bronzeindikatoren ohne Gefährdung der- 
selben geprüft, allerdings unter Beobachtung der Vorsichts- 
mafsregel, die Schreibzeuge nach jeder Indizierung herauszu- 
nehmen, zu putzen und in frisches Kompressoröl eingetaucht 
wieder einzusetzen. Ebenso wurden die Indikatorcylinder 
nach jeder Indizierung mit frischem Bakuöl ausgespült. 
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den Indikatorkolbeu nicht auskommt, sondern kleinere, 
entweder im unteren engeren Teile des Indikators 
laufende Kolben von 10 mm oder noch kleinere 
von 6 mm, in einer dort eingeschraubten Büchse 
laufende sog. Riedlerkolben einsetzen mufs. 





Flg. 78. 



Fig. 79. 



Der hohe Druck der Kohlensäure erschwert 
auch die Anwendung der normalen Indikatorhähno 
ganz bedeutend, so dafs es sich empfiehlt, diese 
durch kleine Niederschraubventile (Fig. 78 und 79) 
zu ersetzen, deren Bohrung hier nicht gröfser als 
4 mm zu sein braucht, und deren mit dem Indikator 
in Verbindung stehender Hohlraum mit einer Ent- 
luftungsschraube 8 versehen sein mufs, um nach 
der Indizierung den atmosphärischen Druck unter 
dem Indikatorkolben wieder herzustellen. 

Bevor man die Indikatorhähne am Kompressor 
befestigt, schUefst man die Saugleitung ab und läfst 
die Maschine noch einige Umdrehungen vollziehen, 
wodurch der Cylinderinhalt zum gröfsten Teile in 
die Druckleitung überführt und im Cylinder selbst 
ein niederer Druck hergestellt wird.^) Alsdann wird 

*) Bei Ammoniakmaschinen läfst man das noch im 
Cylinder befindliche Gas von Wasser absorbieren. 



144 Kapitel III. 

die Maschine stillgestellt, die Druckleitung ge- 
schlossen und die Hähne, bezw. Ventile ange- 
schraubt. Durch schwache kui'ze Öffnung der Saug- 
leitung mufs schliefslich bei gleichfalls geöffneten 
Hähnen die in den Cylinder eingedrungene Luft 
wieder ausgetrieben werden, worauf die Druckleitung 
wieder geöffnet und die Maschine in Gang gesetzt 
wird. Nachdem dann auch noch die Saugleitung 
ganz geöffnet ist, kann die Indizierung sofort be- 
ginnen. In die erhaltenen Indikatordiagramme trägt 
man möglichst sofort danach als gerade Linien die 
Kondensator- und Verdampferspannung nach den 
Manometerangaben ein, zu welchem Zwecke die 
Manometer vorher mit den Indikatorangaben ver- 
glichen werden müssen. 

Sind alle Teile der Maschine in ordnungs- 

gemäfsem Zustande, so erhält man Diagramme nach 

(f ^ ^ Fig. 80, deren Sauglinie 8 

^v . ^ ^^^ wenig unter der Ver- 

I \ dampf erspannung v v und 

\r \f deren Drucklinie d etwas 

'\ ^N,^ höher als die Konden- 

1^ " } ^^^ y' satorspannung kk ver- 

I läuft. Die zur Öffnung 

' beider Ventile benötigte 

Arbeit zeigt sich als 

schwaches, in der Sauglinie nach unten, in der 

Drucklinie nach oben gerichtetes Hörn, der Ein- 

flufs des schädlichen Raumes ist an dem Verlaufe 

der Rückexpansionskurve r zu erkennen, welche die 

Verdampferspannung erst nach dem Hub Wechsel 

schneidet und so das thatsächliche Saugvolumen 

verringert, ganz abgesehen davon, dafs die Dämpfe 

vom Kompressor nicht mit der Verdampferspannung, 



Fig. 80. 
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sondern mit der etwas niederen Saugspannung auf- 
genommen werden. Diese Thatsache hat dann zur 
Folge, dafs die Kompressious- oder Verdichtungs- 
kurve c im Diagramm ebenfalls erst nach dem 
Hubwechsel die Verdampferspannung erreicht, so 
dafs der Kompressor statt seines durch die Länge v u 
angedeuteten theoretischen Volumens ein kleineres 
Saugvolumen für Dämpfe mit Verdampferspannung 
besitzt. Will man die indizierte Arbeit ermitteln, 
80 bestimme man den Inhalt der von der an- 
gezogenen Linie eingeschlossenen Fläche aus einer 
Anzahl von Diagrammen, die in Zeiträumen von je 
10 bis 30 Minuten gewonnen werden, entweder mit 
Hilfe des Planimeters oder durch Teilung in 10 ver- 
tikale Streifen, deren einzelne mittlere Längen 
addiert und durch 10 geteilt werden, wodurch sich 
die mittlere Höhe des Diagrammes in Millimetern 
ergibt. Da man nun für jede Indikatorfeder weifs, 
wie viel Millimeter der Spannung von 1 kg/cjcm 
entsprechen, so kennt man auch sofort die mittlere 
indizierte Spannung, welche, mit der Kolbenfläche 
iir qcm multipliziert, den mittleren Kolbendruck in 
kg ergibt. Dieses Verfahren ist, da die Kolben 
fläche infolge der Stangendicke vom und hinten 
verschieden ausfällt, für beide Seiten zu wieder- 
holen. Multipliziert man darauf den Mittelwert 
beider Kolbendrücke mit dem Kolbenweg in der 
Sekunde, d. h. dem doppelten Hube und der sekund- 
lichen Umdrehungszahl, so ergibt sich die Arbeit 
in mkg, und durch 75 dividiert in Pferdestärken. 
Hat man z. B. einen Ammoniakkompressor von 
25 cm Durchmesser bei einer Stangendicke von 5,5 cm 
und einem Kolbenhube von 40 cm = 0,4 m, so 
wird die 

Lorenx, Neuere Kühlmaschinen. r>. Aufl. 10 
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Kolbenfläche vom 467,11 qcm, hinten 
490,87 qcm betragen. Weiterhin mögen sich aus 
den Diagrammen der 

mittlere indizierte Druck vorn zu 2,92 kg/qcm, 
hinten zu 3,01 kg/qcm ergeben, so folgen die 

Kolbendrücke vorn 1363,96 kg, hinten 
1477,52 kg oder im Mittel 1420,74 kg. 

Vollzieht der Kompressor 60 Umdrehungen itx 
der Minute, so entspricht dies einem sekundlichen 
Wege von 2 • 0,4 = 0,8 m oder einer Leistung von 
1420,74 . 0,8 = 1136,59 mkg pro Sekunde oder 
15,155 PS. 




Fig. 81. 



Fig. 82. 



Das Indikatordiagramm ist indessen auch ge- 
eignet, etwaige Fehler am Kompressor anzuzeigen. 
So wird z. B. ein zu grofser schädlicherRaum 
in Fig. 81 einen flachen Verlauf der Rückexpansions- 
linie und damit eine ungenügende Ausnutzung des 
Saugvolumens zur Folge haben. Eine ganz ähnliche 
Wirkung hat das Fest klemmen des Druck Ventils 
(Fig. 82) in geöffneter Stellung etwa durch schräge 
Lage der Spindel in ihrer Führung. Dieser Mangel, 
der nach längerem Gange sich manchmal einstellt, 
bewirkt oft auch ein etwas verspätetes ÖfEnen des 
Druckventils unter starkem Arbeitsaufwand (grofses 
Hom in der Drucklinie). Da nach dem Offnen das 
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locker gehende Ventil sich sofort bei voller Öffnung 
festsetzen wird, so ist der weitere Verlauf der Druck- 
linie ganz günstig und erst beim Schlüsse im Momente 
des Hubwechsels tritt der Fehler wieder in obiger 
Weise hervor. 




Fig. 83. 



FUr. 84. 



Das Druckventil kann aber auch bei grolsem 
Hube von seinem Sitze zurückprallen. Dies 
gibt sich durch einen Haken in der von dieser Stelle 
(Fig. 83) sehr flach verlaufenden Rückexpansionslinie 
kund und hat ebenfalls eine sehr schlechte Aus- 
nutzung des Hubvolumens zur Folge. Verläuft, wie 
in Fig. 84, die Rückexpansion von dem Haken aus 
normal, so liegen keine Fehler im Ventilspiele, 
sondern nur Klemmungen des Indikator- 
kolbens bezw. Schwingungen der Indi- 
katorfeder vor. 

Bedeutende Arbeitsverluste entstehen ferner 
durch zu grofse Widerstände in den Saug- 
und Druckleitungen, zu starke Belastung 
der Ventile, bezw. falsche Einstellung etwa 
vorhandener Luftbuffer an denselben (siehe Fig. 85), 
welche sich durch grofsen Abstand der betreffenden 
Linien von der Verdampfer- oder Kondensator- 
spannung verraten. In solchem Falle wird man zu- 
nächst die Ventilfedern durch schwächere ersetzen, 

IG* 
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bezw. dem LuftbufEer mehr Spiel geben und erst, 
wenn dies ohne nennenswerten Erfolg sein sollte, 
nach Verengungen (welche natürlich nicht etwa durch 
ungenügendes Offnen der Saug- und Druckabschliefs- 
ungen verursacht sein dürfen) in den Leitungen 
suchen. Diese sind alsdann sofort zu beseitigen. 




Fig. 85. 



Fig. 86. 



Ein Festklemmen des Saugventils wird 
in geschlossenem Zustande eine beträchtliche Druck- 
senkung vor Beginn des Saugens und damit in 
Fig. 86 die Entstehung eines grofsen Homes in der 
Sauglinie verursachen, während es im geöffneten 




Fig. 87. 



Fig. 88. 



Zustande eine grofse Verspätung der Kompression, 
d. h. den Verlust eines Teiles des Kolbenwegs zur 
Folge hat. 

Starke Undichtheiten der Ventile ver- 
raten sich im Diagramm Fig. 87 durch Wegfall der 
Hörner und sanfte Übergänge der Verdichtungskurve 
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in die Drucklinie und der Rückexpansionskurve in 
die Sauglinie; aufserdem aber verläuft die Verdich- 
tungskurve fast geradlinig und steil, solange dw 
ündichtheit des Druckventils, und flach, wenn die 
des Saugventils überwiegt. 

Starke Undichtheiten des Kolbens ver- 
ursachen ein Überströmen von einer Seite zur andern, 
d. h. eine zu langsame Drucksteigerung auf der Ver- 
dichtungsseite und damit einen sehr flachen Vorlauf 
der Kompressionskurve Fig. 88. Die zu späte und 
darum sehr plötzliche Öffnung des Druckventils in 
diesem Falle ist sofort durch heftige Schläge des- 
selben erkenntlich. Anderseits wird auf der Saug- 
seite beim Hubwechsel die Spannung leicht höher 
bleiben, als die im Verdampfer herrschende und so 
das Saugventil am Öffnen gehindert. Dies dauert 
so lange an, bis die Kolbengeschwindigkeit so grols 
geworden ist, dafs die durch die ündichtheit über- 
schleichende Menge nicht mehr den Saugrauni zu 
füllen vermag. Alsdann sinkt dort die Spannung 
allmählich und das Saugventil tritt in Thätigkeit. 

Sind mehrere der vorstehend geschilderten Fehler 
vorhanden, so können recht verwickelte Diagramme 
entstehen, deren Deutung indessen nach dem Obigen 
keine grofsen Schwierigkeiten mehr bieten dürfte. 

Von Nutzen ist hierfür die Bemerkung, dafs 
regelmäfsige Schwankungen der einzelnen Linien 
um ihren normalen Verlauf stets auf Schwingungen 
der Indikatorfedern zurückzuführen und nicht etwa 
dem Spiele der Ventile zur Last zu legen sind. 



Eapitel IT. 

Die Apparate zur Abgabe und Aufnahme 
der Warme. 

21. Die Wirbns <er Kraioisatorea von Kalt 

dampfmaschineD besteht in der Abgabe der im Ver- 
dampfer aufgenommenen und dnich das Äquivalent 
der Kompressorarbeit vermehrten Wärme an Wasser, 
welches durch diesen Vorgang sich ^^ärmt oder 
auch infolge dieser Wärmezufuhr bei konstanter 
Temperatur verdunstet. Nicht selten finden sich 
diese beiden Methoden der Wänneabgabe vereinigt 
vor, so dafs nur ein Teil des Kuhlwassers eine 
höhere Temperatur anninmit, während der Rest 
verdampft, oder auch in der Weise, dafs das vorher 
erwärmte Wasser durch nachträgUche teilweise Ver- 
dunstung wieder auf seine ursprünghche Temperatur 
zurückgeführt wird. Unter allen Umständen darf 
das Wasser mit dem Kälteträger nicht in direkte 
Berührung gelangen, so dafs Einspritzkondensatoren, 
wie bei Dampfmaschinen, hier ganz ausgeschlossen 
und nur sogenannte Oberflächenkondensa- 
toren zulässig sind. 

Der vom Kompressor konmiende Dampf tritt 
im allgemeinen im überhitzten Zustande in 
den Kondensator, wird dort zunächst auf seine 
Sättigungstemperatur abgekühlt, bei dieser 
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verflüssigt, und das Kondensat schliefslich in- 
folge der Einwirkung des kalten Wassers auf eine 
noch etwas niedere Temperatur (wenn möglich bis 
nahe auf die Zuflufstemperatur des Wassers selbst) h e r- 
abge kühlt. Somit vollziehen sich im Kondensator 
drei von einander verschiedene Wärmeübergänge, 
allerdings bei nahezu konstantem Druck im Innern, 
von denen unter normalen Verhältnissen auf den 
Verflüssigungsprozefs der höchste Betrag entfällt. 
Ziehen wir zunächst diesen allein in Rechnung, so 
ist evident, dafs, wenn durch die Wärmeabgabe das 
Kühlwasser ohne Verdunstung sich nur erwärmt, 
dessen Abflufstemperatur höchstens gleich der Kon- 
densations-Temperatur des Kälteträgers sein kann. 
Bei zweckmäfsiger Anordnung werden in der That 
diese beiden Temperaturen nahezu übereinstimmen. 
Sie werden überdies gemeinsam um so höher an- 
steigen, je höher die Zuflufstemperatur des Kühl- 
wassers und je geringer die Menge desselben im 
Verhältnis zur Kälteleistung der Maschine ist. Um 
über diese, für den Betrieb wichtigen Einflüsse eine 
Übersicht zu ermöglichen, ist die naehstehendo 
Tabelle X für eine stündliche Kälteleistung von 
100000 Cal. bei — 10® Verdampfertemperatur be- 
rechnet^) worden, deren abgerundete Werte die 
Änderung der Abflufstemperatur mit der Zuflufs- 
temperatur und der Kühlwassermenge verdeutlicht. 
Eiin Ansteigen der Kondensatortemperatur hat 
nun bekanntlich eine Druckerhohung und damit 
eine Vergröfserung der Betriebsarbeit zur Folge, 



^) Das BerechnuDgsvcrfahren habe ich auf S. 186 ff. des 
Jahrgangs 1897 der »Zeitschrift für die ges. Kälte-Industrie« 
dargelegt. Die oben stehenden Tabellenwerte sind als An- 
aiheranguahlen aufzufassen. 
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deren Ermittelung mit Hilfe der Dampftabellen für 
die einzelnen Kälteträger möglich ist, aus der 
folgenden Tabelle aber rückwärts durch Abzug der 
Kälteleistung von der Kondensatorleistung vermieden 
werden sollte, da die letztere nur als mittlerer Über- 
schlagswert zu betrachten ist. Dagegen erlaubt die 
nachstehende Tabelle von vornherein eine bequeme 
Beurteilung der Z weckmäf sigkeit einer etwaigen Unter- 
kühlung vor dem Regulierventil, welche immer dann 
angebracht ist, wenn die Differenz der Zu- und Ab- 
flufstemperaturen des Kühlwassers bei Schwefligsäure- 
mid Ammoniak-Maschinen gröfser als 10^ bei Kohlen- 
säure-Maschinen gröfser als 6° ausfällt. Aufserdem 
aber erkennt man ohne weiteres, ob die Aufnahme 
der Kondensatorwärme durch Temperaturerhöhung 
des Wassers nicht auf zu hohe Temperaturen führt, in 
welchem Falle man unbedingt eine wenigstens teil- 
weise Verdunstung zu Hilfe nehmen sollte. Die 
bei einfacher Temperatursteigerung noch zulässigen 
Abflufstemperaturen sind in der Tabelle durch 
kräftigen Druck hervorgehoben. 

Tabelle X (Abflufstemperaturen), 



ZufluTs- 

temperatur 

« Celsius 


Stündliche Wassermenge 


in Kubikmetern 


5 


10 


15 


20 


25 


5 


28 17 j 12 


U 


10 


10 


34 22 


18 


16 


15 


15 


39 26 


22 


21 


20 


20 


44 32 


28 


26 


25 


25 


50 


38 


34 


32 


30 



WesentUch einfacher gestaltet sich die Ermitte- 
lung des Wasserbedarfes bei Anwendung der reinen 
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Verdunstungskondensation, da jedes Kilo- 
gramm Wasser rund 600 Cal. bindet. Die Verflüssi- 
gungstemperatur des Kälteträgers wird hierbei stets 
um einige Grade den Thaupunkt der Luft über- 
steigen, auf welchen das Kühlwasser, bevor es ver- 
dunstet, sieh an den Kond'ensatorrohren erst er- 
wännen muls, wenn seine Temperatur nicht ohne- 
hin schon höher lag. Aufserdem wird die N'^er- 
dunstung nur dann eintreten, wenn die Luft noch 
nicht mit Wasserdampf gesättigt war.^) In diesem 
Falle geht sie erst dann vor sich, wenn das Wasser 
an den Rohren eine höhere Temperatur als die- 
jenige der Luft angenommen hat, wovon man 
übrigens durch Benutzung des kalten Kühlwassers 
zur Temperaturerniedrigung des im Kondensator 
verflüssigten Kälteträgers Nutzen ziehen kann. Jeden- 
falls erkennt man, dats die Funktion eines Verduns- 
stungskondensators in hohem Grade von der Witterung 
abhängig ist, dafs er bei trockener Luft günstig, bei 
feuchter dagegen nur mühsam arbeiten wird, wenn 
auch der Wasserverbrauch immer gegenüber der 
blofsen Wasserkühlung ein minimaler bleibt. 

Eine grofse Rolle spielt naturgeniäfs auch die 
Aufnahmefähigkeit der Luft, weil hierdurch die dem 
Kondensator stündlich zur Verfügung zu stellende 
Luftmenge bestimmt wird. In vollständig gesättigtem 
Zustande enthält jeder Kubikmeter eine Dampf menge, 
welche für einzelne Temperaturen durch die nach- 
stehende Tabelle XI in Grammen gegeben ist. 

^) Das treibende Moment für die Verdunstung ist die 
Differenz der Spannungen des Vi'^asserdanipfes 
an der Wasseroberfläche und in der Luft; ist diese 
Differens negativ, so findet umgekehrt ein Niederschlag und 
damit eine Wärmezufuhr an der Wasseroberfläche statt. 
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Tabelle XI (Dampfgrehalt der gresttttirten Luft). 



Tem- 


Dampf- 


Tem- 


Dampf- 


Tem- 


Dampf- 


peratur 


gebalt 


peratur 


gebalt 


peratur 


gehalt 


» Cels. 


g pro 1 cbm 


Cels. 


g pro 1 cbm 


Cels. 


g pro 1 cbm. 





4,87 


+11 


9,96 


+21 


18,16 


- +1 


5,21 


12 


10,60 


22 


19,24 


2 


5,57 


13 


11,56 


23 


20,38 


3 


5,95 


14 


11,98 


24 


21,57 


4 


6,36 


15 


12,74 


25 


22,82 


5 


6,79 


16 


13,53 


26 


24,13 


6 


7,25 


17 


14,36 


27 


25,50 


7 


7,73 


18 


15,24 


28 


26,95 


8 


8,24 


19 


16,15 


29 


28,47 


9 


8,73 


20 


17,34 


30 


29,90 


10 


9,36 






35 


39,51 



Der absolute Dampfgehalt der Luft schwankt 
nun zwischen 60 und 95% dieser Werte, so dafs 
die Luft noch Wasserdampf durch Verdunstung 
aufzunehmen vermag. Diese Aufnahmefähigkeit er- 
gibt sich für einzelne Temperaturen und Feuchtig- 
keitsgehalte aus der vorigen Tabelle in Grammen 
f olgendermafsen : 



Tabelle XII (Aufnahmefähigrkeit ungresättigrter Luft). 


Luft- 


Feuchtigkeitagehalt der Luft 


temperatur 






1 1 


u Cela. 


m% 


70*»/^ 1 HO«', 1 ^m% 


10 


3,74 g 


2,81 g 


l>87g 


0,^14 g 


15 


5,10 • 


3,82 . 


2,55 . 


1,27 . 


20 


6,94 » 


5,20 . 


3,47 . 


1,73 . 


25 


\i,m » 


11^85 > 


4,56 1 


2,28 * 


äO 


U,il6 , H,i*T . 


5,98 . 1 2,99 ^ 




ium * 


11.85 1 


7,90 . 


Bßl > 
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Aus dieser Tabelle folgt z. B., dafs 1 cbm Luft 
mit einem durch das Hygrometer festgestellten 
Feuchtigkeitsgehalte von 70% bei + 200C. 5,2 g 
Wasser aufzunehmen vermag, wodurch rd. :^,12 Cal. 
gebunden werden. Für eine Kühlanlage von 100000 
Cal. stündHcher Kälteleistung wird nun unter diesen 
Verhältnissen die Kondensatorleistung ca. 126000 Cal. 
betragen, zu deren Abführung eine Verdunstung von 
rd. 210 kg Wasser erforderlich sind, welche ihrer- 
seits unter den genannten Verhältnissen eine Luft- 
meuge von stündlich 40000 cbm im Minimum er- 
fordern. Da man indessen auf eine vollständige 
Sättigung der Luft durch den Verdunstungsvorgang 
nicht rechnen kann, so ist der Luftbedarf auf das 
1^2 fache ungefähr zu veranschlagen. 

Ganz dasselbe gilt naturgemäfs von der nach- 
träglich durch teilweise Verdunstung erzielten Ab- 
kühlung des gebrauchten Kühlwassers der sogen. 
Rückkühlung; einigermafsen gemildert wird der 
Enflufs warmer und feuchter Witterung auf den 
Verdunstungsvorgang in der Praxis durch Ver- 
einigung dieser mit der oben erwähnten reinen 
Wasserkfihlung, indem man z. B. für 100 000 Cal. 
stündlicher Kälteleistung statt der theoretisch er- 
forderlichen Verdunstungsmenge von 200 bis 2f)0 kg 
den 4- bis 6 fachen Betrag an Kühlwasser, wenn 
irgend möglich, zuführt. 

Nach den vorstehenden Erörterungen bietet es 
keine Schwierigkeit, sich für die Methode der Kon- 
densation zu entscheiden, wenn die meteorologischen 
Verhältnisse des Aufstellungsortes der Kühlanlage 
bekannt sind. Um hierfür einen Anhalt zu bieten, 
sind die wichtigsten Daten (Monatsmittel) für Frank- 
furt a. M. in der Tabelle XIII zusammengestellt, aus 
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der man erkennt, dafs die Kondensatorkühlung in 
den Monaten Februar, März, Oktober und November 
am besten mit Flufswasser, welches überdies in fast 
unbegrenzter Menge zur Verfügung steht, von April 
bis September dagegen mit Grundwasser bewirkt 
werden kann. Da der Thaupunkt gerade in den 
heilsesten Monaten über der Grundwassertemperatur 
liegt, so erscheint die Verdunstungskühlung 
lediglich als Notbehelf bei ungenügender 
Grundwassermenge. In der That zeigen denn 
auch Verdunstungskondensatoren mit Berieselung 
stets höhere Drucke als Tauchkondensatoren, auch 
bei übereinstimmenden Wasserzu- und Abflufstem- 
peraturen. Diese Erscheinung ist übrigens haupt- 
sächlich dadurch begründet, dafs der Wärmeüber- 
gang von Wasser an die Luft auch bei kräftiger 
Verdunstung in der Zeiteinheit eine gröfsere Ober- 
fläche erfordert, als der entsprechende Übergang 
zwischen den Kälteträgern in den Kondensatorrohren 
auf das umgebende Wasser. Diese geringere 
Übertragungsfähigkeit kann natürlich nur durch 
ein gröfseres Temperaturgefälle und folglich auch bei 
denselben Wassertemperaturen durch höheren Kon- 
densatordruck ausgeglichen werden. Die in der Neu- 
zeit vielfach zu beobachtende Vorliebe für Verdun- 
stungskondensatoren mit Berieselung ist demnach 
vom ökonomischen Standpunkte nicht allgemein ge- 
rechtfertigt. Steht allerdings nur Kühlwasser zur Ver- 
fügung, das entweder sehr viel organische Substanzen 
mit sich führt oder durch Niederschlag von Salzen 
(z. B. Kalk, Gyps u. s. w.) den Wärmedurchgang 
durch die Rohroberflächen beeinträchtigt, so recht- 
fertigt dies die Wahl der leicht und ohne Betriebs- 
störung zu reinigenden Verdunstungsapparate. 
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Tabelle XIII. 



Luft- 



Dampf - 



Monat 



temperatur spannung 



oc 



Thau- 
punkt 



mm , 
Qaeck8lll)er , 



Toni pt 'rat ur des 
; Gninii- Fliifa- 
waB^erH wassers 



Januar . 

Febraar 

Mftn 

April 

Mai. 

Juni 

Juli. 

August 

September 

Oktober . 

November 

Dezember 



0,5 

2,0 

6,4 

10,0 

13,0 

18,0 

19,7 

19,0 

15,0 

9,5 

4,3 

0,5 



3,9 
4,2 
4,6 
6,5 
7,7 
9,9 
11,1 
10,6 
9,5 
7,0 
6,6 
4.4 



- ->,3 


T,!t 


2,0 


- 1.3 


7.2 


2,U 





7.') 


i^,iS 


+ -v> 


^1 


10,2 


+ 7.4 


iM 


13,1) 


+ 11.2 


io,;j 


18,4 


+ 13,0 


11, <i 


20,4 


+ 12,2 


12,2 


U),0 


+ 10,5 


12,5 


1(>,8 


+ «,o 


12,3 


10,H 


+ 2,8 


10,9 


4,1) 


- 0,7 


0,3 


2,4 



22. Die Tanchkondensatoren nnd Flflssigkeits- 
klhler. Die Kondensatoren bestehen nun in fast 
allen Fällen aus sog. patentgeschweifsten schmied- 
eisemen Rohren mit inneren Durchmessern von 
20 bis 36 mm und Wandstärken von 3 bis 6 mm 
je nach den Pressungen der Kälteträgor. Für 
schweflige Säure findet man bisweilen auch noch 
schwächere, kupferne Rohre verwendet, in neuester 
Zeit sogar flaschenartige schmiedeiserne Körper, aus 
denen das Kondensat durch innere Steigrohre ent- 
fernt wird. Wird die Verflüssigungswärme an Wasser 
abgegeben, ohne dals auf dessen Verdunstung ge- 
rechnet wird, so braucht auch die Wasseroberfläche 
nicht erhebUch zu sein. In diesem Falle durch- 
strömt das Kühlwasser meist ein mehr oder weniger 
cylindrisches, oben offenes Gefäfs, in welches die 
spiralförmig zusammengewundenen Kondensator- 



158 



Kapitel IV. 



rohre eintauchen, weshalb diese Anordnungen auch al ^ 
Tauchkondensatoren bezeichnet werden. Deir 
Kälteträger strömt in den Spiral röhren immer von. 
oben nach unten, während man das Kühlwasser" 
umgekehrt unten eintreten und oben ablaufen läfst. 




Flg. 89. 

wobei es sich allmählich erwärmt. Um in jeder 
Höhenschicht die durch das Gegenstromprinzip ge- 
forderte gleichmäfsige Temperatur zu erzielen, und 
zu verhüten, dafs das Kühlwasser, ohne Wärme 
aufgenonmaen zu haben, im Hohlraum innerhalb 
i\ Windungen aufsteigt, ist in demselben ein 
' ''aebt, welches das emporsteigende 
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Wasser nach den aufsen liegenden Windungen hin- 
treibt. Ein solcher Kondensator mit fünf Rohr- 
systemen ist in Fig. 81) dargestellt^); die Ein- und Aus- 
trittsmündungen für das Kühlwasser sind in der Skizze 
nicht ersichtUch. Die erstere ist gewöhnlich als ein- 
facher Rohrstutzen mit einem 
Absperrschieber versehen aus- 

die AustrittsöfEnung W 
en meist als Überlauf f/, 
wie in Fig. 90, konstruiert 
und mit einem für bestimmte 
Durchlaufsmengen bei gege- 
bener und markierter Druck- 
höhe geaichten Hahn A ver- 
bunden. Zur Kontrolle der 
Druckhöhe ist der Überlauf mit 
einem offenen Wasserstands- 
glas W versehen und, um die 
Pressung hinter dem Hahn 
auf der Höhe des äulseren 
Atmosphärendruckes zu halten, 
durch einen offenen Trichter an 
das Ablaufrohr angeschlossen. 
Die Rohrsysteme des in 
Fig. 89 dargestellten Konden- 
sators besitzen sämtlich die 

gleiche Windungszahl, haben also infolge des von 
innen nach aufsen zunehmenden Windungsdurch- 
messers verschiedene Rohrlängen und Wärmedurch- 
gangsflächen. Mit den Rohrlängen wachsen aber 
bekanntlich die Bewegungswiderständc des Kälte- 

*) Diese Figur verdeutlicht aufserdeni noch die Ver- 
bindung des Fixaryschen öhibscheider» mit dem Kondensator 
und dem danebenstehenden Olsammler. Siehe oben Fi^. 46.) 




Fi^r. M. 
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trägers, so dafs bei dieser Anordnung die äufserea 
Rohrsysteme mit gröf serer Wärmedurehgangsfläch© 
von einer viel geringeren Menge des Kälteträgers 
in der Zeiteinheit durchströmt werden wie die 
inneren. Auch ist das die äufseren Windungen 
umspülende Kühlwasser der Einwirkung des Rühr- 
werkes viel weniger ausgesetzt, so dafs die inneren 
Systeme stärker in Anspruch genommen werden. 
Die Folge davon ist ein verschiedenes Temperatur- 
gefälle zwischen dem Kühlwasser und dem Kälte- 
träger auch an Stellen gleichen Niveaus und damit 
ein ungleicher Wärmeübergang bezogen auf einen 
Quadratmeter Heizfläche in der Zeiteinheit. 

Diesen Übelstand beseitigte wenigstens zum 
gröfsten Teile die Gesellschaft für Lindes 
Eismaschinen dadurch, dafs sie den einzelnen 
Systemen durchweg die gleiche Rohrlänge gab. 
Selbstverständlich mulsten infolgedessen die inneren 
Spiralen eine gröfsere Windungszahl für dieselbe 
Bauhöhe erhalten wie die äufseren (siehe Fig. 91). 
Damit aber kamen anderseits die einzelnen Win- 
dungen der inneren Systeme so nahe aneinander, 
dafs für die Wasserzirkulation nur wenig Raum 
mehr übrig blieb und folglich die Wirkung des 
Rührwerks bei steigendem Arbeitsverbrauch des- 
selben sich verminderte. Indessen liels sich auch 
dieser Mangel beheben durch gänzliche Fortlassung 
des zentralen Rührwerkes, Ausschaltung des im 
Inneren freibleibenden Raumes aus der Wasser- 
zirkulation durch einen Blechcylinder und seitliche, 
möglichst tangentiale Einströmung des Kühlwassers, 
welches somit, durch die Spiralrohre selbst geführt, 
im Gegenstrom zu dem Kälteträger emporsteigt. 
Auch die blofse Einführung des Kühlwassers in den 
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' mittleren, bis oben offenen und nur unten mit dem 
von den Spiralen erfüllten Räume kommunizieren- 
den Blechcylinder ist neuerdings recht beliebt ge- 
worden. 




Fig. 91. 



Jedenfalls hat sich die Weglassung des Rühr- 
werkes besonders gut bei den Flüssigkeits- 
kühl ern^) bewährt, welche, wie in Fig. 92, oft nur 

^) Dieselben werden auch häufig in Bezug auf den 
Kftlteträger als Nachkühler, in Bezug auf das Kühlwasser 
dagegen als Vorkühler benannt. Der obige einheitliche 
und den Vorgang klar bezeichnende Ausdruck dürfte jedes 
MUsyerst&ndnis ausschliefsen. 

Lorens, Neuere Kühlmaschinen. 3. Aull. H 
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eine Spirale enthalten, jedoch eine fast vollständige 
Durchführung des Gegenstromprineips gestatten. 
Sie haben den Zweck den im Kondensator bei 
höherer Temperatur verflüssigten Kälteträger bis 
nahe auf die Zuflufstemperatur des Kühlwassers 
abzukühlen und erst dann dem Regulierventil mit 
verminderter Flüssigkeitswärme zuzuführen. 

Um dem Kälteträger durch 
natürliches Gefälle den Abflufs 
nach dem Flüssigkeitskühler zu 
ermöglichen, empfiehlt es sich, 
den letzteren tiefer als den Kon- 
densator zu stellen, wodurch an- 
derseits die Notwendigkeit ent- 
steht, das Kühlwasser unter Druck 
durch den Kühler zu führen, den- 
selben also vollständig abzudichten 
(Fig. 92). 

Mit Tauchkondensatoren lassen 
sich nach dem Vorschlage des 
Ingenieurs Stetefeld die Flüssig- 
keitskühler auch unmittelbar ver- 
einigen, indem man die Rohr- 
spiralen des letzteren unter Weg- 
lassung des Kondensatorrühr- 
werkes in den dadurch freigewordenen cylindrischen 
Innenraum des Kondensators, der vom Kondensator- 
raum abzusperren ist, verlegt. Alsdann fliefst das 
Kühlwasser zuerst oben in den Innenraum und tritt 
unten in den Kondensatorraum über, während der 
Kälteträger umgekehrt in den Spiralen strömt. 

Die in Fig. 93 schematisch dargestellte, häufig 
angewandte Verbindung der Flüssigkeitskühler mit 
dem Tauchkondensator bietet zwar den Vorteil einer 




Fig. 92. 
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einfachen Wasserführung W W, verursacht dagegen 
bisweilen Schwierigkeiten im Betriebe durch Bildung 
von Dampfblasen in dem hochgeführten Verbin- 
dongsrohr A zwischen beiden Apparaten. Diese 
Erscheinung tritt dann ein, wenn die Flüssigkeit 
vom Kondensator nahezu im Siedezustand abläuft 
und die Auüsentemperatur relativ hoch ist. Dann 
wirkt die Wärmezufuhr von aufsen zusammen mit 
der Entlastung von der Flüssigkeitssäule bei A, so 




L Köhler 



künäensAtor 



Hg. öS. 



dafs sich dort Dampf bilden und den weiteren 

übertritt von Flüssigkeit hindern kann. Diese 

Störung ist insbesondere bei SOo- Kondensatoren 

beobachtet worden, in denen relativ geringe Drucke 

berrsohen, denen gegenüber die Flüssigkeitssäule in 

den Apparaten schwer ins Gewicht fällt. Durch die 

oben schon empfohlene Tiefstellung des Flüssigkeits- 

kfihlers wird sie aber auch bei dieser Maschinen- 

gattung sofort beseitigt. 

Recht zweckmäfsig erscheint auch eine neuer- 
dii^ von der Maschinenfabrik G e rm a n ia in Chem- 
mts angewandte Verbindung des Flüssigkeitskühlers 
mit Berieselungskondensatoren. Unter die Tropf - 
schale des letzteren wird nämlich eine ebensolche 

11* 
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so aufgestellt, dafs sie zugänglich und doch durch 
die erstere beschattet ist. Die untere Tropf schale 
enthält alsdann einfach eine horizontal verlegte Rohr- 
schlange nach Fig. 99, in welcher das verflüssigte 
Ammoniak cirkuhert, während sie aufsen von dem 
durch vertikale Zwischenwände im Gegenstrom ge- 
führten kalten Wasser umspült wird. Das abfliefsende 

IcorvdenßSCLtor 




Wasser muls schliefslich durch eine Pumpe dem 
Berieselungskondensator zugeführt werden. 

Eine entsprechende Vorrichtung zur Abkühlung 
des vom Kompressor kommenden überhitzten 
Dampfes bis zur Verflüssigungstemperatur, d. i; zur 
Abführung der Überhitzungswärme unter Be- 
nutzung des vom Kondensator ablaufenden Kühl- 
wassers, ist bis jetzt, meines Wissens, nur vereinzelt 
bei amerikanischen Ammoniakmaschinen zur An- 
wendung gelangt, obwohl dieselbe vor allem bei 
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EohleDsäuremaschinen wenigstens zu einer nicht 
imerheblichen Wassererspamis führen dürfte, da 
alsdaDD das Wasser, ohne die Kondensation zu be- 
einträchtigen, mit einer beträchtlich höheren Tem- 
peratur ablaufen könnte, als jetzt.^) In Fig. i>4 ist 
ein solcher Dampfkühler in Verbindung mit 
einem Verdunstungskondeusator und Flüssigkeits- 
kühler schematisch dargestellt; die Wasserleitungen 
sind mit W, diejenigen des Kälteträgers mit Ky das 
Regulierventil mit R und schliefslich der Kom- 
pressor mit P bezeichnet; das Gegenstrornprincip 
ist hierbei ziemlich vollkommen durchgeführt. 

Eine sehr vollständige Gegenstrom Wirkung läfst 
sieh wenigstens für schweflige Säure, deren Drücke 

*) Zur Übersicht dieser Verliältnisso ist es notwendig, 
die auf Unterkühlung, Kondensation und Überhitzung ent- 
ölenden Wärmemengen für die einzelnen Kälteträger können 
>Q lernen, wozu die nachstehende Tabelle dienen soll. 

TabeUe XIY. 



VerflüssiguDgnemperatur 
Im Kondensator . . »C 


+ 20 


+ 30 


K&Iteträger .... 


NH, 


SO, 


CO, 


NU, 


SO, 


CO, 


Temperalar am Ende 
d. Kompression rd. ^G 


70 


65 


4(> 


<.KS 


, 88 


6«> 


Anteil d. Überhitzungs 
wärme . . . 


0,100 


0,075 


0,228 


0,128 


! 

■ 0,097 


0,405 


> > Verflüssigungs- 
wärme . . . 


0,872 


0,877 


0,G3I) 


0,817 


0,803 


0,34«i 


» > ünterkühlungs- 
wärme . . . 


0,028 


0,048 


0,133 


(),0r)5 


0,100 


0,249 



In derselben sind einzelnen Wärmemengen bei einer 
Kondensationstemperatar von + 20 ° und + 30 °, einer Unter- 
kflhlang auf +10*^, sowie unter Voraussetzung einer Ver- 
dampfertemperatnr von — 10 <> in Bruchteilen der gesamten 
Kondensatorleistang, die sich als Summe aller drei Wärme- 
mengen ergibt, verzeichnet. 
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die Kondensation in einem weiten Gefäfse ermög- 
lichen, innerhalb eines solchen dadurch erzielen, 
dafs man, wie in Fig. 95 angedeutet ist, durch 
dasselbe vermittelst zahlreicher dünnwcmdiger und 
enger Röhren das Kühlwasser hindurchleitet, das 
ganze Gefäfs aber selbst noch vom Wasser umspülen 
läfst. Bedenklich sind an dieser Konstruktion viel- 
leicht die zahlreichen Dichtungen im Wasser, welche 
jedenfalls eine sehr sorgfältige Ausführung und Über- 
wachung erfordern. 

Was die Dimensionierung der Tauch- 
kondensatoren betrifft, so hat die Erfahrung 
gelehrt, dafs man bei einem mittleren Temperatur- 
gefälle von 5 bis 7^ auf 1 qm mittlerer Heizfläche 

Hieraus erkennt man, welch bedeutenden Anteil die 
XJnterkühlnngs- und Überhitznngswärme vor allem bei Kohlen- 
säuremaschinen an der Eondensatorleistung hat, während 
die Verflüssigungswärme in der Nähe des kritischen Druckes 
sehr klein ausfällt und oberhalb desselben überhaupt ver- 
schwindet. Insbesondere aber sind die vorstehenden Zahlen 
geeignet, die getrennte Abführung der Überhitznngswärme 
im Gegenstrom zu stützen. Der hierzu notwendige Dampf- 
kühler wird in Amerika im Gegensatz zum Flüssigkeitskühler 
über den Tauch kondensator gestellt. Siehe Gutermuth: 
Amerikanische Ammoniak-Kompressionskältemaschinen. Zeit- 
schrift d. Vereins d. Ing. 1894, sowie Zeitschrift f. Kälte- 
Ind. 1889 S. 46. An letztgenannter Stelle wird ein Flüssig- 
keitskühler beschrieben in Verbindung mit einem Ver- 
dunstungskondensator, dem untere Spiralen als Darapfkühler 
dienen, eine entschieden sehr beachtenswerte Anordnung. 

In Deutschland hat Sedlacek das Druckrohr von 
Kohlensäurekompressoren in einen unterirdischen Kanal 
verlegt, in welchem das vom Kondensator ablaufende 
Kühlwasser strömte, und so eine Dampfkühlung erreicht^ 
deren Wirksamkeit vielleicht nur durch die etwas geringe 
Wärmedurchgangsfläche des Kohres beeinträchtigt werden 
dürfte. 
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(d. i. der Mittelwert der inneren und äufseren Rohr- 
oberfläche) einen stündlichen Wärmedurchgang von 
800 bis 1200 Kai. rechnen darf. Die Wandstärke der 
Rohre hat hierauf nur geringen Einflufs, dagegen 
I DrucklrUu/tff 




Wasser^ 



fliissü^e sehhreTi. 



Fig. 05. 

ist die Verteilung dieser Fläche auf den eigent- 
lichen Kondensator und den Flüssigkeitskühler nach 
Mafsgabe der zu übertragenden Wärmemengen 
wichtig.^). 

*) Eine detaillierte Verfolgung des Wärmedurchgangs 
für die einzelnen Stadien der Kondensation im Innern der 
Rohre dürfte angesichts unserer ungenügenden Kenntnis der 
Wärmedurchgangsgesetze z. Zt. verfrüht sein. 
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23. Die Yerdanstangskondensatoren und Rück- 
ktthlapparate müssen vor allem dem verdunstenden 
Wasser eine möglichst grofse Berührungsfläche mit 
der atmosphärischen Luft bieten; weiterhin sollen sie 
thunlichst an solchen Orten aufgestellt sein, wo eine 
lebhafte Luftbewegung herrscht, damit die infolge 
der Verdunstung gesättigte Luft rasch durch trockene 
verdrängt werden kann. Die erste Bedingung wird 
dadurch erfüllt, dafs man bei Verdunstungs- 
kondensatoren das Wasser an den horizontal 
hin- und hergeführten Kondensatorrohren in dünner, 
aber kontinuierlicher Schicht herabrieseln läfst, die 
zweite durch deren Aufstellung auf dem Dache 
eines Hauses oder auf einem hohen Gerüst (selbst- 
verständUch in unmittelbarer Nähe des Maschinen- 
raumes), wobei die Kondensatorrohre die Richtung 
des vorherrschenden Windes besitzen sollen. Kann 
man aber — aus lokalen Gründen — auf einen 
genügenden natürlichen Luftwechsel nicht rechnen, 
so empfiehlt sich der Einbau des Kondensators in 
einen geschlossenen Raum und eine künstliche Hin- 
durchführung der Luft mit Hilfe von Ventilatoren, 
deren Arbeitsbedarf bei den für gröfsere Kühlanlagen 
erforderlichen enormen Luftmengen (siehe das Bei- 
spiel am Schlufse von § 21) keineswegs zu unter- 
schätzen ist. Infolgedessen wird man hiervon nur 
im Notfalle Gebrauch machen, und sollte jedenfalls 
das Abführungsrohr der gesättigten und erwärmten 
Luft (des sog. Schwadens) vertikal nach aufwärts 
führen, um so deren Auftrieb noch auszunutzen. 

Die Verbindung der horizontalen Kondensator- 
rohre geschieht in Amerika einfach durch ange- 
schraubte, mit Blei gedichtete ßogenstücke, während 
man bei uns, anolog den Tauchkondensatoren, die 



} 
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fiohre aneinander schweifst und an den Enden um- 
biegt. Auf diese Weise entstehen dann Rohrsystenie, 
wie in Fig. 96 bis 98 dargestellt, mit einem freien 
ßaiUB im Innern, welcher dem natürlichen oder künst- 
lichen Luftzug nur unvollkommen ausgesetzt ist und 
Bomit die volle Ausnutzung der nach innen liegenden 

^■-^- 



^- 



Flg.96. 




Fij?. 98. 

Rohroberfläche zur Verdunstung nicht gestattet, auch 
wenn die Berieselung ebenso wie an den Aufsen- 
Seiten verläuft. Die Entfernung der einzelnen Rohre 
voneinander wird nicht gröfser gemacht, als es die 
Anbringung von Bügeln zur Befestigung an verti- 
kalen Stützen, (welche aus Flach-, Winkel- oder 
Ü-Eisen bestehen) erfordert. Das ganze System, 
über dem zwei unten offene Wasserverteilungsrinnen 
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hinlaufen, steht in einem Becken zur Aufnahm^ 
des nicht verdunsteten, also überschüssigen Wassern , 
welches entweder gar nicht oder nur unwesentlict*^ 
erwärmt sofort zur Wiederverwendimg geeignet ist- 
Der mit dieser Anordnung verknüpfte Übelstani 
der ungleichmäfsigen Ausnutzung des Aufsenfläch^ 
der Rohre zur Verdunstung läfst sich durch Zu- 
sammensetzung des Kondensators aus hin- und her- 
gebogenen Rohren nach Fig. 99 vermeiden. Als- 
dann werden nach dem Vorschlage von Professor 
v. Linde immer je drei dieser Rohre so an- 
einandergelegt, dafs die horizontalen Teile sämtlich 

in einer vertikalen Ebene 
liegen, in der sie durch 
Befestigung an vertika- 
len Stützen festgehalten 
werden. Damit sich bei 
dieser Zusammensetzung 
Fig. 99 die Bogenstücke nicht 

hindern , müssen diese 
bei einem der Rohre durchwegs nach hinten, bei 
einem zweiten nach vorn aus der Vertikalebene her- 
ausgebogen werden, während die Bogen des dritten 
Rohres in der Ebene verbleiben können. Auf diese 
Weise entsteht ein in Fig. 100 und 101 dargestelltes 
Kondensatorelement, welches je drei Ein- und Aus- 
mündungen für den Kälteträger besitzt, die durch 
geeignete Rohrstücke unter sich oder mit Sammel- 
gefäfsen zu verbinden sind. Diese Anordnung bietet 
aufserdem den Vorzug einer leichten äufseren Rei- 
nigung der Rohre auch während des Betriebes. Die 
Zuführung des Kühlwassers kann hier wie oben 
durch eine Rinne oder auch durch ein weiteres, mit 
einer grofsen Zahl von Löchern versehenes Rohr 
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bewirkt werden. Vielleicht noch empfehlenswerter 
ist die Verwendung von oben längsgeschlitzten 
Wasserverteilungsröhren, da man bei solchen den 
Spalt leicht übersehen und reinigen kann. Bei sehr 
ungleichem Wasseraustritt pflegt man einzelne Stellen 
des Spaltes durch Holzpflöckchen zu verschliei'sen 
und kann so eine recht gleichmäfsige Verteilung 



Fig. 101. 




Fig. 100. 



des Wassers erzielen. Immerhin leiden diese Apparate 
sämtlich an dem am Schlüsse des § 21 berührten 
Übelstande des verschiedenartigen Wärmeüberganges 
vom Rohrinnern an das herabrieselnde Wasser und 
von diesem an die Luft. Zur Abstellung desselben 
sind schon sehr zahlreiche \''orscliläge gemacht wor- 
den, z. B. die Bedeckung der Spiralen mit Tüchern 
und engmaschigen Drahtnetzen, welche die Ver- 
dunstungsoberfläche vergröfsern. Dadurch geht 
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1 



jedoch, abgesehen von der geringen Haltbarkeit dieser 
Stoffe, die grofse Übersichtlichkeit, also der Haupt- 
vorzug der Verdunstungsappai'ate, verloren, so dafs 
man — im Falle wirklichen Wassermangels — zu- 




Fig. 102. 

nächst diesen Mangel wohl oder übel in Kauf 
nehmen mufs. Wir werden aber weiter unten in den 
Rückkühlapparaten ein ganz ausgezeichnetes Mittel 
zur Abhilfe dieser Schwierigkeiten kennen lernen, 
welches indessen eine vollkommene TrennungdesKon- 
densators von der Verdunstungsvorrichtung bedingt. 
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Die Aufstellung der Verduiistungs- 
kondensatoren uach den vorstehenden Anord- 
nungen wird durch Fig. 102 und 103 verdeutlicht.^) 
Die beiden Apparate E befinden sich mit dem 




Y\S» 103. 

Sammelbecken F für das Wasser direkt auf dem 
Dache des Maschinenraumes und sind selbst aus 
mehreren übereinander gestellten Schlangenrohr- 
systemon nach Fig. 96 bis 98 zusammengesetzt, 

^) AusfOhrung der Maschinenfabrik >GornianiH< in 
Ghemniti fflr die Brauerei F. Smits van Waesberghe in Breda. 
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welche ihrerseits an stehende Sammelrohre ange- 
schlossen sind. Das Wasser wird durch eine 
Pumpe AB aus dem Kühlwasserbassin H abgesaugt 
und durch die Druckleitung CC den Verteilungs- 
rinnen zugeführt. Um wenigstens einen Teil des 
etwa durch zu starken Luftzug beim Herabrieseln 
verspritzten Wassers nutzbar zu machen, sind noch 
einige oben offene Rinnen an den Seiten der Kon- 
densatoren angebracht, welche das Spritzwasser auf- 
nehmen und der Rohroberfläche wieder zuführen. 
Allerdings darf nicht aufser Acht gelassen werden, 
dafs diese Rinnen unter Umständen der intensiven 
Belüftung hinderlich sein können. Das nicht ver- 
dunstete Wasser fliefst aus dem Becken F durch 
die Leitung 00 in das Bassin H wieder zurück. 

Während man bis vor kurzem jede Über- 
dachung der Berieselungskondensatoren 
als Hindernis für die Luftcirkulation verwarf, hat 
sich dieselbe bei genauer Beobachtung als Schutz 
gegen die Bestrahlung durch die Sonne nützUch er- 
wiesen. Nur sollte hierbei die Anbringung von 
Dachreitern mit seitlichen ÖfEnungen zum Abzüge 
des Schwadens nicht unterlassen werden. Ebenso 
zweckmäfsig sind Jalousien aus horizontalen 
Brettern vor allem gegen Süden und Westen, welche 
so zu stellen sind, dafs Luft — wenn auch unter 
Überwindung von Bewegungswiderständen — durch 
die Zwischenräume hindurchstreichen kann, die 
Sonnenstrahlen dagegen vollständig aufgefangen 
werden. Ist aufser der Kühlmaschine auch die 
Betriebsdampfmaschine mit einem Berieselungskon- 
densator versehen, so dürfen diese beiden Apparate 
keinesfalls in unmittelbarer Nähe aufgestellt werden, 
damit nicht der wärmere Schwaden des Dampf- 
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kondensators an die Oberfläche des Kühlinasehinen- 
kondensators gelangt und dessen Wirkung beein- 
trächtigt. Bei Platzmangel hilft man sieh am ein- 
fachsten durch Höherstellen des Dampfkondensators. 
Bei der Rückkühlung des vom Tauchkonden- 
5ator ablaufenden Kühlwassers handelt es sich um 
die Herstellung der ursprünglichen Temperatur des- 
selben durch Verdunstung eines kleinen Teiles, wozu 
man die ganze Wassermasse, auf einer möglichst 
grofsen Fläche in dünner Schicht ausge- 
breitet einem natürlichen oder in dessen Er- 
mangelung künstlichen Luftstrome aussetzt. 
Hierdurch erzielt man einerseits ein Maximum der 
Verdunstungsmenge selbst, anderseits aber eine 
gleicbmäfsige und rasche Verteilung der Abkühlung 
durch die ganze Masse. Der verdunstete Teil ist 
dann durch kaltes Zusatzwasser zu ersetzen, wonach 
das Ganze dem Kondensator wieder zugeführt wird. 
Beim Vorhandensein eines Flüssigkeitskühlers wird 
man das kalte Zusatzwasser selbstverständlich vor- 
her diesem zuführen, um seine niedrige Temperatur 
voll auszunutzen. 

Die Herstellung einer grolsen \^erdunstungs- 
fläche geschieht nun zweifellos am einfachsten durch 
Aufstellung eines mit Reisigbündeln gefüllten Ge- 
rüstes, eines sog. Gradierwerkes (nach dem Vorgange 
der Salzsoolekonzentration) wie in Fig. 104. Das 
warme Wasser wird auf eine, über das ganze 
Gradierwerk hinlaufende offene Rinne gepumpt und 
läuft unter fortwährender teilweiser Verdunstung 
und Abkühlung über die dem Winde ausgesetzten 
Reisigbündel in das Sammelbassin. 

Statt dieser durch Billigkeit ausgezeichneten, 
äufserlich jedoch wenig gefälligen Anordnung schlägt 




TiK. 104- 

turm artigen, seitliah geschlossenen Räume schmale 
Bretter vertikal in mehreren Schichten so aufhängt, 
dafs die Seitenflächen derselben in zwei übereinander 
hängenden Gruppen zu einander stehen, um die 
von unten nacii oben streichende Luft zu möglichst 
häufiger Berührung mit den vom Wasser berieselten 
Bretteroberflächen zu zwingen. Derartige Kamin- 
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I^Has abzukühlende Wasser meist hinreicht, um sie 
in genügender Menge zu fördern. In Fig. 106 u. 107 
ist ein solcher Kam in kühl er der Firma Balcke tfe Co. 
in Bochum dargestellt und zwar in unmittelbarer 
Verbindung mit einem darunter befindlichen 

Lorenz, Neuere Kühlmas chhietL 3. Aufl. 12 
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Berieselongskondensator. Bei diesem sog. Unter- 
flurkühler ist die zweckm&fsige Trennung des 
Verdunstung»- und Kondensationsvorganges beson- 
ders deutlich. 

Beachtenswert ist femer die Körtings che 
Rückkühlvorrichtung durch Zerstäuben des aus 
einer eigenartig angeordneten Mündung austretenden 
warmen Wasserstrahles, welcher schon in dieser 







Fig. 106. 




Fig. 107. 



Form eine grofse Verdunstungsfläche besitzt. Die 
letztere kann noch dadurch erhöht werden, dals 
man nach Fig. 108 den zerstäubten Strahl in einem 
aus Holz oder Metall gefertigten Gradierwerk auf- 
fängt und langsam von diesem abtropfen läfst. 

Schlielslich ist noch die unmittelbare Ver- 
einigung des Tauchkondensators mit der 
Rückkühlvorrichtung in dem Lindeschen 
Scheibenkühler (Fig. 109 u. 110) zu erwähnen, der 
ausschlielslich mit künstlicher Luftbewegung arbeitet. 
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Die Kondensatorsch langen liegen in einem parallel- 
epipedischen eisernen Kasten W in dem durch ein 
ßuiru'erk R in Zirkulation erhaltenen Kühlwasser, 
in welches eine grofse ÄDzahl von langsam um 
horizontale Achsen X rotierende Blech Scheiben S 
Mi ^/jj ihres Durchmessers eintauchen und sich dabei 
fortwährend benetzen. Die auf ihrer Oberfläche be- 
findliche Wasserschicht verdunstet alsdann unter 

dem Einflüsse des zwischen 

deü Scheiben durch den 

Ventilator V hindurchge- 

triebenen kräftigen Luft- 

STomes. Auf dies© Weise 

ist es möglich, auf 1 t{m der 

benetzten Oberfläche stünd- 

lichO,5 bis 1 kg Wasser zu ver- 
dunsten, was einer Wflrme* 

binduiig von 300 bis 600 Cal. 

Cütspricht. ßa nun auch die 

Verdunstung in den oben 

besprochenen Berieselongs- 

bndensatoren auf dieselbe 

Weise — allerdings meist 

^ter natürlichem Luftzug 

Qnaere Werte auch für 

sein. Vergleicht man 

fahrungszahlen für den 




Fig. lOS. 



— erfolgt, so dürften 
diese Apparate gültig 
dieselben mit den Er- 
Wärmedurcbgang durch 
die Heizfläche der Tauchkondensatoren, so ergiebt 
eich, dafs die Verdunstuiigskondensatoren 
im allgemeinen rund die doppelte Heiz- 
fläche erfordern wie jene. 

24, Die Verdampfer der Kühlmaschinen dienen 
2ur Aufnahme der Wärme bei niederer Temperatur, 
in ihnen vollzieht sich also die eigentliche Kühl- 

12* 
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Wirkung. In den meisten Fällen (in der Brauerei 
sogar ausschliefslieh) überträgt man dieselbe 

auf die abzukühlen- 
den Gegenstände bezw. 
Räume durch eine 
zwischen diesen und 
dem Verdampfer zir- 
kulierende Flüssigkeit, 
welche bei den in 
Frage kommenden 
Temperaturen weder 
gefrieren noch feste 
Bestandteile abschei- 
den darf, da hierdurch 
ihre Beweglichkeit ge- 
hindert bezw. ganz auf- 
gehoben würde. Als 
solche Flüssigkeiten 
bieten sich nun die 
Lösungen gewisser, im 
Handel billiger erhält- 
licher Salze, wie Koch- 
salz (Na Cl), Chlor- 
calcium (Ca Cy und 
Chlormagnesium (Mg 
CI2) dar, während bei 
Temperaturen über 0^ 
gewöhnliches Wasser 
ausreichend ist (Süfs- 
wasserkühlung). 

Die Bedingung, dafs 
die Salzlösung nirgends 
feste Bestandteile aus- 
scheiden soll, besagt. 








s 


1 
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dafs sie bei keiner der Temperaturen, welche sie im 
Verlaufe ihrer Cirkulation annimmt, gesättigt sein 
darf, da alsdann bei der geringsten weiteren Tem- 
peraturemiedrigung die Ausscheidung von Salz- 
krystallen beginnen würde. Diese Sättigungsmengen 
wasserfreien Salzes, in Kilogramm bezogen auf 1 1 
(=-lkg) Wasser, sind für verschiedene Temperaturen 
in der nachstehenden Tabelle^) enthalten. 





Tabelle XT. 




Temperatur 


Na Gl 


Ca Gl, 


Mg GL 


+ 20« 


0,360 


0,74 


0,570 


+ 100 


0,357 


0,(>0 


o,r)(>5 


0° 


0,355 


0,50 


0,560 


- 50 


0,345 


0,45 


0,550 


— 100 


0,335 


0,42 


0,540 


— 150 


0,327 


0,38 


0,535 


— 20° 


0,318 


0,3(> 


0,530 



Aus dieser Tabelle geht hervor, dafs die Lös- 
lichkeit der verschiedenen Salze bei denselben Tem- 
peraturen sehr verschieden ist und auch in ver- 
schiedener Weise mit der Temperatur sich ändert. 
Weiterhin erkennt man, dafs eine Sättigung der 
Lösung bei normaler Temperatur (+ 10 bis 20^ C.) 
durchaus zu vermeiden ist, da sonst unfehlbar bei 
<Jer Abkühlung Ausscheidungen eintreten. Nimmt 
äIso z. B. die Salzlösung im Betriebe eine tiefste 
Temperatur von — 10 ^ an, so darf der Gehalt an 
wasserfreiem Na Cl, Ca CI2 und Mg Clo die Beträge 

*) Auf graphiechem Wege teilweise durch Extrapolation 
*Q8 den Zahlenwerten der physik.-chemischen Tabellen von 
Landolt und Börnstein (Berlin 1894) abgeleitet. 
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von 0,335, 0,42, 0,54 auf 1 1 Wasser keinesfalls 
auch bei normaler Temperatur nicht übersteigen. 
Es dürfen also zur Kälteübertragung nur verdünnte 
Lösungen verwendet werden. Bei diesen aber 
entsteht die Gefahr des Gefrierens, wenn ihr Salz- 
gehalt zu niedrig ist. Zur Orientierung hierüber 
enthält die folgende Tabelle ^) die Gefrierpunkte der 
beiden wichtigsten Salzlösungen Na Gl und Ca CI2, 
deren Salzgehalte in Kilogramm auf 1 1 Wasser be- 
zogen sind. 

Tabelle XVI. 



Salzgehalt 


Gefrierpunkt für 


in KilofiTT. 
pro 1 1 Wasser 


NaCl 


CaCla 


0,05 


- 3,80 


- 2,50 


0,10 


- 7,4 


- 5,6 


0,12 


- 8,9 


- 7,0 


0.15 


-11,0 


- 9,6 


0,20 


-14,4 


-14,8 


0,25 


-17,7 


-22,1 


0,30 


— 20,4 


— 



Nach dieser Tabelle darf eine Salzlösung, welche 
auf — 10^ abgekühlt wird, nicht weniger als 0,14 kg 
wasserfreies Na Gl oder 0,16 kg wasserfreies Ca Cl^ 
auf 1 1 Wasser enthalten. In der Praxis wendet man 
gewöhnlich Lösungen mit 0,26 kg auf 1 1 Wasser an, 
welche bei — 17,7 b^zw. — 22,1® gefrieren würden. 

Diese Salzlösungen besitzen nun sämthch den 
Nachteil, dafs sie das Eisen, aus welchem der Ver- 
dampfer und die Rohrleitungen vorwiegend bestehen, 
angreifen, wogegen auch die besten Anstriche auf 
die Dauer keine Abhilfe gewähren. Neuere Ver- 

*) Nach Beobachtungen von Karsten, Gerlach und 
Kohlrausch. 
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e^) haben gezeigt, dafs dieser Übelstand nur 
durch Neutralisation der Salzlösungen beseitigt werden 



_ ftw*a^"^flfe f^isflw"- 
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^ 11 ffi^<'-MV»«/«.P." 



^Wb ^*Fr jC^^JI^i 



S'/f^Vfl 



Flg. 111. 




FiR. 112. 



*) Dr. J. Brand: lÜber Eisen nicht angreifende Kühl- 
lösungen für Eismaschinenanlagen« in der Zeitschrift f. d. 
ges. Brauwesen 1896. Der Verf. weist nach, dafs es nicht 
nötig ist, mit dem Sodazusatz bis zu 5% hinaufzugehen, 
wie es anfangs in der Praxis geschah. 
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kann, wozu man sich am einfachsten der Soda 
(Nag CO3) bedient, und zwar in Zusätzen von 1 bis 
2 kg auf 1 hl der Lösung. Leider ist dieses Ver- 
fahren nur bei Kochsalz (NaCl) anwendbar, da die 
Soda aus den Ca Clg- und Mg Cla-Lösungen fast 
unlösliche Karbonate ausfällt. 

Ist das zur Soole verwendete Salz oder auch 
das Wasser nicht ganz rein, bezw. wird die Auf- 
lösung in unsauberen Gefäfsen vorgenommen, s^ 
entsteht die Gefahr, dafs sich aus der Soole nad^' 
träglich Schlamm an der Aufsenfläche der Rol>^^ 
absetzt und so deren Wärmeleitungsfähigkeit 1^^* 
einträchtigt. Diesem Übelstand begegnet man ^^ 
einfachsten durch Filtrierung der Soole vor ihr^^ 
Einlassen in den Verdampfer. Ein hierfür zwec^-^' 
mäfsiger Apparat Fig. 111 nnd 112 wird von d ^^ 
Firma B. Weisser in Basel unter der Bezeichnur:^ ^ 
Satisfakteur ausgeführt. Er besteht aus einem d\iT(^-^ 
eine Scheidewand ungleich geteilten Blechkaster:^' 
In der gröfseren Abteilung befindet sich ein Behält^ ^ 
mit siebartig durchlöcherten Seitenwänden zur Au^" 
nähme des aufzulösenden Salzes, in der kleinerer^ 
ist zwischen zwei Siebböden Holzwolle verpackt- 
Die schwache Soole bezw. das zu sättigende Wassef 
kann man entweder, wenn man rasch auflösen will, 
direkt auf das Salz ausströmen oder aber bei lang- 
samer, bezw. kontinuierlicher Sättigung in dem 
Zwischenraum zwischen Aufsenwand und Salzbe- 
hälter der gröfseren Abteilung eintreten lassen. 
Die gesättigte Lösung mufs vor ihrem Austritt aus 
dem Apparat jedenfalls die Holzwolle passieren, in 
der alle festen Bestandteile aufgehalten werden. 

Die Wirkung der Verdampfer stimmt im 
allgemeinen mit derjenigen der Dampfkessel überein. 
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nur dafs wir es bei Kühlmaschinen mit einer Ver- 
bei niedrigen Temperaturen zu tliun 
Die Salzlösung dient dabei als Heizköq)er, 
der den eigentlichen 
Verdampfungsraum von 
aufsen bespült. Dieser 
Verdampfungsraum kann 
nun, ebenso wie bei 
Dampfkessehi, in sehr 
verschiedener Weise aus- 
gebildet worden, je nach- 
dem man die eingeführte 
Flüssigkeit während des 
Verdampfungsvorganges 
zirkulieren oder sie im 
Ruhezustande sieden läTst. 
Man unterscheidet dem- ' 
entsprechend Verdampfer 
nachdem Zirkulations- 
system von solchen 
nachdem Sacksystem. 
Die Konstruktion der 
Verdampfer erster Art, 
gleichviel ob dieselben 
znr Abkühlung von Salz- 
m oder von Süfs- 
dienen, stimmt 
niit derjenigen der Tauch- I 

Kondensatoren im allge- 

nieinen überein, wie aus den Fig. 113 und 114 
hervorgeht. Ebenso sind diese Apparate meist mit 
einem centralen Rührwerke versehen. Die Cirkulation 
des Kälteträgers erfolgt dagegen hier vorwiegend so, 
^äIs das vom Regulierventil kommende Gemisch von 



Fip. 113. 





Fig. 115. 

Imig schwerer werdend, unten das Gefäfs verläfst. 
Auch hier empfiehlt es sieh, behufs Erzielung einer 
gleichmälsigen Ausnutzung der einzelnen Spiralen, 
deren Rohrlänge gleich zu machen, ihre Steigung 
also von innen nach aufsen zu erhöhen. 

Charakteristisch für diese Verdampfergattung 
ist die infolge der fortschreitenden Verdampfung 
in den Rohren ansteigende Geschwindigkeit, welche 
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das Mitreilsen von Flüssigkeitsteilen, ins- 
besondere bei knapper Heizfläche begünstigt. Die 
Cirkulationsverdampfer sind demnach besonders dann 
angebracht, wenn man im Kompressor nasse Dämpfe 
ansaugen will, wie es bei Ammoniak und Kohlen- 
säureraaschinen noch immer die Regel ist. 

r T T 




Bei sehr grofsen Kälteleistungen oderSüfswasser- 
küUern, welche, als Reservoire dienend, oft bedeutende 
Wassermengen enthalten, entsteht die Schwierigkeit, 
dals die Zahl der Verdampferspiralen und der 
Durchmesser der äufseren derselben sehr anwächst, 
80 dafs die Wirkung des centralen Rührwerkes auf 
die letzteren kaum noch merkbar wird. In diesem 
Falle hilft man sich, wie Fig. 115 und 116 andeutet, 
durch Anordnung mehrerer Spiralrohrgruppen iS* in 
einem grofsen Gefäfs, welches, wie wohl kaum noch 
t>etout zu werden braucht, unter allen Umständen 
gnt isoKert^) werden mufs. Jede Gruppe erhält 

*) Die Isolierung besteht meist in einem zwischen der 
Gef&fswand ond einem umgebenden Ilolzmnntel vorlaufen- 
den Hohlraum von 6—12 cm Weite , der mit Korkabfttllen, 
Blätterholskohle, Torfmull, Kieseiguhr oder a. m. locker an- 
gefüllt wird. 
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alsdann ihr eigenes Rührwerk, dessen Vorgelege, auf 
Trägern T ruhend, von einer mehreren Gruppen 
gemeinsamen Welle R angetrieben wird. Die Sammel- 
rohre E für den Kälteträger brauchen hierbei meist 
nicht erst vereinigt zu werden, da infolge der grolsen 
Totalleistung mehrere Kompressoren die entstehenden 
Dämpfe absaugen müssen. 

In Fig. 117 und 118 ist die Bauart eines Ver- 
dampfers nach dem Sacksystem, wie es bei 
Schwefligsäuremaschinen neuerdings ausgeführt wird, 
dargestellt. An je zwei lange und ziemlich weite 
Rohre, welche sowohl die Stutzen für die Saug- 
wie auch für die Flüssigkeitsleitung, tragen, sind 
eine grofse Anzahl vertikaler U-förmiger Rohre 
befestigt^), in denen sich die Verdampfung der oben 
einfliefsenden SO2 vollzieht. Ob hierbei nicht die 
den Stutzen zunächst liegenden Rohre wirksamer 
sind als die entfernteren, mufs dahingestellt bleiben. 

Jedenfalls erkennt man, dafs der vom Regulier- 
ventil flüssig ankommende Kälteträger zunächst der 
Schwere folgend in die U-förmigen Rohre nieder- 
fällt, nachdem er die geringe, beim Durchströmen 
durch das Regulierventil gebildete Dampfmenge an 
die aus den Verdampferrohren aufsteigenden Dampf- 
blasen abgegeben hat. Der grofse Querschnitt der 
Gesamtheit aller Rohre verbürgt eine mäfsige Dampf- 
geschwindigkeit und verhütet so das für Schweflig- 
säuremaschinen ungeeignete Mitreifsen von Flüssig- 
keitsteilen, so dafs der Dampf nahezu trocken in das 
Saugrohr gelangt. 

^) Nach den Zeichnungen der Maschinenanlage der 
Berliner Bockhrauerei , ausgeführt von Schüchtermann <Sc 
Kremer in Dortmund. 
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Die Cirkulation der Salzlösung wird in den 
meisten Fällen durch langsam laufende Kapsel- 




räder (sog. Rotationspumpen) mit bronzenem Ge- 
Ijäuse und Kolben besorgt, seltener durch Kolben- 
pumpen, deren Cylinder und Kolben alsdann 
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ebenfalls aus Bronze anzufertigen sind. Die Geschwin* 
digkeit in den Leitungen lasse man nirgends 1 m 
pro Sekunde übersteigen, da sonst die Widerstände 
und die Pumpenarbeit sehr hoch ausfallen und hier- 
durch, wie schon früher erwähnt, die Kälteleistung 
selbst beeinträchtigt wird. Die Pumpen selbst 
können entweder in die Cirkulationsleitnng hinein- 
drticken, wobei ihnen die Lösung aus dem Ver- 
dampfergefäfs selbstthäiig zuströmt, oder auch, wenn 
sie an der tiefsten Stelle des ganzen Systems an- 
geordnet sind, aus der Leitung saugend die Lösung 
in den Verdampfer zurückfördern. Die erstere 
Anordnung hat den Vorzug, dafs die Pumpen in 
unmittelbarer Nähe der Kühlmaschine sich befinden 
und daher der Aufsicht leicht zugänglich sind, wäli- 
rend anderseits leicht die Gefahr eines zu groi'sen 
Druckes in den Leitungen und damit des Undicht- 
Werdens der riauschverbindungen derselben entsteht. 

Die Gröfse der Verdampfer sowie die Total- ■ 
länge ihrer Rohrsysteme richtet sich ganz nach der 
Kälteleistung; erfahrungsmäfsig darf man für 1 qm 
mittlere Heizfläche auf einen stündlichen Wärme- 
durchgang von 800 bis 1000 Cal. rechnen. Eine 
gröfsere Kälteleistung kann nur durch Herabgeheu 
mit der Verdampfertemperatur erzwungen werden, 
mit welcher dann bei ebenfalls überlastetem Kon- 
densator ein Steigen der Temperatur des letzteren, 
im ganzen also eine beträchtliche Erhöhung des 
Arbeitsbedarfes verbunden ist. 

Die Kälteleistung selbst läfst sich gerade bei 
den mit Salzwasser-Cirkulation arbeitenden Ver- 
dainpfera bequem bestimmen, wenn man durch 
Thermometer am Ein- und Austrittsstutzen (siehe 
Fig. 113) die Temperaturdifferenz und durch 
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^'^^saermesser oder andere in Kapitel X. näher zu 
"^Sprechende Vorrichtungen , die stündlich cir- 
^lierende Salzwassermenge feststellt, welche noch 
T^^t der spezifisclien Wärme (die für reines 
^^sser bekaonthch := 1 ist) zu multiplixieren ist 
^ die Mersvorrichtungen für die Salzlösung nur 
^ Ten Volumen angeben, so ist noch die Ermittlung 
^s spezifischen Gewichtes mit Hilie eines 
'^ Aräometers notwendig. Von diesen Messungen ist 
diejenige der spezifischen Wärme zweifellos die 
^^hwierigste wegen der mannigfachen Fehlerquellen, 
"^ie einem der Praxis angepafsten, einfachen Appa- 
^ute (einem sog. Kalorimeter) anhaften. Aus 
<3ieseni Grunde habe ich die nachstehende kleine 
TT'abelle berechnet» welche für Kochsalz-, Cblor- 
tzialcium- und Chlormagnesium-Lösungen die spezi- 
fischen Gewichte und spezifischen Wärmen enthält. 
Infolge der prakiischon stets vorhandenen Verun- 
reinigungen der Lösungen, sowie der mit der Tem- 
peratur etwas schwankenden Werte beider Grölsen 
lä^önnen die hiermit erhaltenen Resultate selbst- 
^erständhch nur als Annäherungen^) betrachtet 

werden. 

Tabelle XTH, 



Salzgehalt 


f?pez Gew. zw, 16— 18« 


Spez. Wärme 


pro 1 kg Tönung 


NaCl CaCl, IM^Cij 


NaCl CaCt^ 


MgCI, 





1 


1 , 1 


1 


1 


1 


0,05 


1,035 


1,041 


1,042 


0,945 


0,966 


0,922 


O.IO 


1>071 


1,085 


1,086 


0,916 


0,878 


0,844 


0,15 


1,109 


1,131 


1,181 


0,874 


0,817 


0,766 


0,20 ' 


1,148 


1,179 1,178 


0.832 


0,754 


0,688 


0,25 


1,190 


1,231 


1,227 


o,im 


0,700 


0,610 




*) Die Zahlen werte dieser Tabelle eind dem bekannten 
Tabellen werke von L a n d o 1 1 und B ö r n s t e i n entnommen 
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Hat man also z. ß. eine Kochsalzlösung vorr*^"^ 
spezifischem Gewichte 1,1477, welche mit — 2^C. i«:^^ 
den Verdampfer eintritt und ihn mit — 6° verlälst»r «t, 
so wird bei einer spezifischen Wärme von 0,832 jede». ^^^ 
Kilogramm derselben eine Wärmemenge von 0,832-^^^ ^ 
= 3,328 Cal. dort abgegeben haben. Cirkulierein:«^ '^^ 
nun in der Stunde 20000 1, mithin 20000 • 1,1477^S* "^ 
= 22954 kg, so beträgt die Verdampferleistung^^.^ 
22954 . 3,328 = 76390 Cal.i) 

Läfst sich die Kälteleistung am Verdampfer *:ä^* 
nicht ermitteln (etwa aus Mangel an Vorrichtungen ä:^* 
zur Messung der cirkulierenden Salzlösung), so kann -ä^=^ 
man sich oft durch Bestimmung der Kondensator- — ^ 
leistung helfen, von der alsdann das Äquivalent ^'- 
der indizierten Kompressorarbeit (d. h. die gemes- — * 
senen Pferdestärken multipliziert mit rd. 636) abzu- — -^ 
ziehen ist. Derartige Feststellungen sollten in allen -^^ 
gut geleiteten Betrieben zur Kontrolle des Zustan- — 
des der Maschine jährlich wenigstens einmal vor- — 
genommen werden. 

soweit sie sich auf die spez. Gewichte und die spea. Wärme * 

von NaCl und Ca Gig beziehen. Die letzteren Werte für 
MgClg wurden nach einigen Versuchen von Garn lieh und 
Wiebe (Zeitschr. für komprimierte und flüssige Gase 1898) 
interpoliert. 

^) In dem obigen Beispiel sind die Verloste durch 
Strahlung und durch Vernichtung der Kührwerksarbeit mit 
einbegriffen. Wären dieselben nicht vorhanden, so würde 
die Temperaturdifferenz, also auch die effektive Elälteleistnng 
gröfser ausfallen als oben ermittelt wurde. Diese Verluste 
lassen sich feststellen durch die Beobachtung der Temperatur^ 
zunähme der im Verdampfer abgeschlossenen, aber durch das 
Eührwerk bewegten Salzlösung bei ausgerücktem Kompressor 
und Pumpen, wobei nicht nur die Salzlösungsmenge, sondern 
auch der Wasserwert der Eisenmassen und der Isolierong 
ins Gewicht fällt. 
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25. yerteilnngs- and Sammelstneke. Sowohl die 
Kondensatoren wie die Verdampfer der meisten Kühl- 
maschinen bestehen, wie wir sahen, aus einer Anzahl 
metallener Rohrsysteme, welche durch besondere 
Körper an ihren Enden vereinigt werden, um die 
Verbindung mit einem nach dem Kompressor bezw. 
dem Regulierventil führenden Hauptrohre zu erzielen. 
Je nachdem an dem betrefEenden Ende der Kälte- 
träger in die Rohrsysteme eintritt oder dieselben 
verläfst, bezeichnet man die erwähnten Körper als 
Verteilungs- oder Sammelstücke. 

Bisher hat man sich hierfür mit gufseisernen 
oder geschmiedeten Hohlkörpern begnügt, in welche 
man, wie Fig. 119 bis 122 zeigen, einfach die ein- 
zelnen Rohranschlüsse sowohl wie das Hauptrohr 
ohne Rücksicht auf ihre gegenseitige Lage und 
Richtung einmünden liefs. Ein Blick auf die ge- 
nannten Figuren, welhce für eine seitliche und 
centrale Einmündung H des Hauptrohres typisch 
sein dürften, zeigt nun, dafs in beiden Fällen die 
heim Übergang aus dem Hauptrohre in die mit 
1» 2, 3, 4, 5 bezeichneten Einzelanschlüsse oder 
umgekehrt zu überwindenden Bewegungswiderstände 
sehr ungleich ausfallen und, dafs darum, auch wenn 
^ese Widerstände in den Rohrsystemen selbst — 
ötwa bei gleicher Länge derselben — denselben 
Wert besitzen, auf eine gleichniäfsige Verteilung 
Dicht gerechnet werden kann. Dieser Umstand fällt 
^ so schwerer ins Gewicht, je dichter der strö- 
ßiönde Körper ist und mit je gröfserer Geschwindigkeit 
®r in der Maschine cirkuliort. Bei im Betriebe be- 
findlichen Kühlmaschinen tritt die ungleiche Ver- 
teilung auf die einzelnen Systeme bei Anwendung 
von Körpern nach Fig. 119 bis 122 hauptsächlich 

Loren I, Neuere Kühlmaschinen. 3. Aufl. 13 
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am Verdampfer durch ungleich starke Bereifung' 
der herausragenden Rohr-Enden unmittelbar an den 
Sammel- bezw. Verteilungsstücken hervor und wird 
besonders augenfällig während der Inbetriebsetzung 
und kurz nach dem Abstellen. Im ersteren Falle 
beschlagen sich diejenigen Rohre, welche insgesamt 
die geringsten Bewegungswiderstände darbieten (in 




Fig. 120. 



Fig. 121 die inneren 2, 3, 4), rascher, während die 
anderen noch schwarz bleiben, und nach dem Ab- 
stellen tauen wieder die letztgenannten am schnellsten 
ab. Mit dieser an und für sich vielleicht unwesentlich 




Fig. 122. 



scheinenden Thatsache ist aber der Nachteil ver- 
bunden, dafs diejenigen Rohrsysteme (auch bei 
gleichem Querschnitt aller) von dem Kälteträger 
bevorzugt, also von einer gröfseren Menge derselben 
durchflössen werden, für welche die verschiedenen 
Bewegungswiderstände und Richtungsänderungen ein 
Minimum des Gesamtwiderstandes ergeben. Daraus 
folgt aber, dafs auf die einzelnen Spiralen eine sehr 
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verschiedene Wärmemenge entfällt, mithin die ganze 
Heizfläche nur unvollständig ausgenutzt, praktisch 
also verkleinert wird. 

Die schon erwähnte gleiche Längenbemessung 
der einzelnen Rohrsysteme ist zur Beseitigung dieser 
MöDgel allein nicht hinreichend, so da fs die Gesell- 
schaft für Lindes Eismaschinen, welche 
diese Anordnung zuerst traf, sich entschlofs, 
wenigstens das Verteilungsstück für den Verdampfer 
unter Vereinigung mit der ReguHerung mit einem 
rotierenden Hahn (siehe oben Fig. 40) zu versehen, 
der jedes Rohr in der Zeiteinheit mit derselben Menge 
beschickt. 

Zu viel einfacheren und doch völlig zweck- 
entsprechenden Lösungen gelangt man jedoch unter 
Verzichtleistung auf die Verbindung mit der Re- 
gulierung, welche überdies, auch wenn sie selbst- 
thätig arbeitet, möglichst handlich für den Maschi- 
nisten im Maschinenhause in nicht zu grol'ser Höhe 
oder Tiefe angebracht sein sollte. Gerade die \'er- 
dampfer bezw. Eisgeneratoren müssen nun häutig 
schon ihrer Gröfse wegen in anderen Räumen luiter- 
gebracht werden, wodurch eine Verbindung des Yev- 
teilüngsstückes mit der Regulierung sehr unbeiiueni 
würde. Dazu kommt, dafs eine selbständige Aus- 
bildung der fraglichen Organe die Anwendung des- 
selben Modells für die Einspritz- und Absaugeleitung 
des Verdampfers sowie für die Druckleitung und 
das Flüssigkeitsrohr des Kondensators sofort zuläfst, 
gewifs eine grofse Vereinfachung in der Herstellung 
der Anlage und im Falle notwendiger Auswechse- 
lungen. !Für die Ausbildung gleichmäfsig wirkender 
Verteilungs- und Sammelstücke ist nun lediglich 
der Grundsatz mafsgebend, dafs in Lage und 

13 • 
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Richtung keiner der Rohranschlüsse denzKi m 
Hauptrohre gegenüber bevorzugt seinsolL -Kl. 
Hat man also z. ß. nur zwei Systeme, so wird ein» mzzmiq 
einfache Rohrverzweigung, d. h. ein Halbbogen mü-^Änit 
Scheitelanschlufs für das Hauptrohr als Verteilungs^-^s- 
und Sammelstück alle Bedingungen erfüllen. Wenige: ^^er 
gut wäre schon ein sogenanntes T-Rohr wegen dei^^er 
gegenüberliegenden Abzweigungen und des scharfenKiiM: n, 
unvermittelten Richtungswechsels. Der Halbbogen: ^bbd 




Fig. 123. 



Fig. 124. 



dagegen läfst sich auch für eine gröfsere Anzahl 
von Systemen verwenden (Fig. 123 und 124), wenn 
diese nur eine gerade Zahl bilden. Diese Ein- 
schränkung, sowie die gehäufte Zahl von Dichtungen, 
welche fast doppelt so grofs ausfällt wie bei den 
einfachen Sammelstücken (Fig. 119 bis 122) hat eine 
weitgehende Anwendung dieser nächstliegenden Kon- 
struktion verhindert. 

Ist die Anordnung der Rohrsysteme eine solche, 
dafs es zulässig ist, dem Sannnelstück eine centrale 
Lage zu geben, so bildet die doldenförmige 
Verzweigung der Rohre die einfachste Lösung, 
welche auch unabhängig ist von der Anzahl der 
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einzelnen Rohranschlüsse. In Fig. 125 und 126 ist 
eine solche skizziert als unteres Sammelstüek für 
Kondensatioren und Verdampfer, welches zugleich 
den Boden des Apparates schliefst und die Spur- 



"^ Vi? ' ^'" W^ 






FUr. liiö. 




Fig. 126. 

pfanne L des Rührwerkes trägt. Die Rohre werden 
kurz oberhalb ihrer Einmündung rechtwinkelig um- 
gebogen und in die konzentrischen Spiralen über- 
geführt. Die Anordnung bietet den Vorzug, dafs 
bei der Montage und Revision alle Rohre mit dem 
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Sammelstück zugleich aus dem Apparat heraus- 
gehoben werden können, ohne dafs Flanschen zu 
lösen sind. Die Verwendung für obere Sammel- 
stücke dürfte dagegen kaum durchführbar sein, 
wenn man nicht auf das centrale Rührwerk ver- 
zichten will. Ebenso wenig passend erscheint diese 
Konstruktion für solche Apparate, deren Rohrsysteme 
parallel nebeneinander liegen. 

In solchen Fällen hat sich die Ausbildung des 
Organs zu einer centralen Kammer gut bewährt, 
in welche das Hauptrohr H (siehe Fig. 127 u. 128) 




Flg. 128. 



achsial mündet, während die Einzelanschlüsse radial 
in dieselbe eintreten. Dabei ist nicht einmal not- 
wendig, da[s die Kanäle gleichmäfsig über den 
ganzen Umfang der Kammer verteilt sind, da durch 
die alle in gleicher Weise treffende rechtwinkelige 
Ablenkung des Stromes jede Bevorzugung ausge- 
schlossen ist. Meines Wissens wurden derartige 
Sammelstücke zuerst von Osenbrück an Kühl- 
maschinen angewendet. 

26. Robrleitungen und deren Yerbindungen. 

Die Notwendigkeit eines vollkommen luftdichten 
Abschlusses des Kälteträgers in allen seinen Phasen 
gegen die Atmosphäre erfordert einerseits ein aus- 
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gezeichnetes Material nicht nur der Apparate, son- 
dern auch der zu ihrer Verbindung dienenden Rohr- 
leitungen, anderseits aber auch besondere Sorgfalt 
in der Herstellung der Rohrverbindungeu. Zu den 
Leitungen verwendet man bei allen Maschinen- 
gattungen vorwiegend schmiedeiserne Prefs- 
röhre, seltener und zwar nur für Schwefligsäure 
Kupferrohre. Während für die letzteren die Dimen- 
sionen ziemhch willkürlich sind, hat man sich bei 
Prefsrohren des grofsen Bedarfes wegen im allge- 
meinen auf die nachstehenden Werte geeinigt. 

Tabelle XVIU. 



Rohr- 
durchmesser 
innen 1 auften 


Äufseres 
Gewinde 


Wandstärke 


mm 


mm 


n 


mm 


10 


20 


'U 


5 


16 


29 


VL 


6,5 


20 


32 


iv. 


« 


26 


35 


iv« 


4.5 


30 


42 


1V„ 


(i 


32 


42 


iv« 


5 


34 


48 


1% 


7 


43 


60 


2V4 


8,5 


48 


65 


2V. 


8,5 


61 


78 


3 


8,5 



Von den zahlreichen Vorschlägen und Ausfüh- 
rungen von Rohrverbindungen sowohl untereinander 
^le auch mit anderen Organen wollen wir nur die 
^ehtigsten betrachten. Die hierbei zu überwinden- 
den Schwierigkeiten bestanden einesteils in der Be- 
festigung des Flansches auf dem Roln- und ander- 
seits in der Unterbringung der Dichtung. Ganz 
umgangen sind dieselben ni der von Perkins 
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vorgeschlagenen und in England weit verbreiteten 
Aufeinanderpressüng eines zugeschärften 
Kohlendes auf ein stumpfes durch eine Über- 
wurfmutter, welche auf beiden Rohren 
mit entgegengesetztem Gewinde sitzt 
(Fig. 129). Öffnet man eine solche 
Verbindung, so zeigt sich, dafs der 
scharfe Rand des einen Rohrendes sich 
unter gleichzeitiger schwacher Ab- 
plattung in das flache Ende des anderen 
Rohres eingedrückt hat, wodurch ein 
vorzüglicher Abschlufs erreicht wird. 
Auf die Dichtheit des Gewindes kommt es offenbar 
hierbei gar nicht an. Diese wird erst notwendig, wenn 
die Rohre selbst nicht aneinander stolsen und kann 
durch Bleiringe erreicht werden, welche, wie in Fig. 130 
(Case-Refrigeration Co.) in die Windungen der 
Verschraubung entweder durch den Flansch oder 




Fig. 129. 





Fig. 130. 



Fig. 131. 



auch, wie in Fig. 131, durch kleine Schrauben von 
aulsen festgedrückt werden. In letzterem Falle wird 
die Verbindung (Tight -Joint) erst zusammenge- 
schraubt, dann das Blei eingegossen und schliels- 
lich die Schrauben eingesetzt. Das Gewinde auf 
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den Rohrenden wird aus Sicherheitsgründen häufig 
konisch geschnitten. 

Flanschendichtungen sind bei den vor- 
stehend erwähnten, bei uns selten vorkommenden 
Verbindungen unnötig, Bei ihrer Verwendung ist 
nicht nur darauf zu achten, dafs sie 
durch inneren Druck nicht nach 
aufsen gedrückt werden, weshalb 
glatte Flanschen hier unbrauchbar 
werden, sondern auch, dafs nicht 
Teile des Dichtungsraaterials ins 
Innere der Rohre gelangen. Bei 
der amerikanischen Anordnung 
(Frick Co.), Fig. 132, ist das 
letztere leicht möglich, weshalb diese in Euro]>a 
auch keinen Anklang gefunden hat. Bei uns zieht 
man Flanschen Verbindungen nach Fig. 133 und 134 
vor, bei denen die Dichtung vollständig eingebettet 




Flg. V.V2. 





Fig. 183. 



V\ii. V.W. 



ist und darum weder nach aufsen noch nach innen 
entweichen kann. Die Anordnung, bei welcher die 
Dichtung auf einer Stufe sich befindet, stellt sich in 
der Herstellung billiger als die Anordnung von Nut 
und Feder; in ihrer Wirkung sind beide Methoden 
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gleich gut. Die schmiedeiserneu Flanschen selbst -3 
werden am äufseren Ende mit dem Rohre gut verlötet, 
seltener aufserdem am inneren Ende. Die Flansch- 
dicke, sowie die Zahl der Schrauben, richtet 
sich naturgemäfs nach der im Rohre herrschenden 
Pressung, welche auch die Breite des Dichtungs- 
ringes bestimmt. Im allgemeinen wird diese nicht 
erheblich von der Wandstärke der Prefsrohre 
abweichen. Es ist selbstverständlich, dafs die 
Dichtungsringe nur so stark gewählt werden dürfen, 
dafs sie vor dem Zusammenpressen noch nicht 
über die Seitenränder herausragen, aufserdem sollen 
die Schrauben möglichst gleichmäfsig angezogen 
werden. 



/ 
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Die Einrichtang der Absorptionsmaschinen. 

27. Die Vorriehtungen zum Austreiben des 
A^nnoniaks. Wie wir schon oben (§ 6 und 11) 
gesehen haben, besteht eine Ammoniak-Absorptions- 
xxiaschine neben Kondensator, Regulierventil und 
Verdampfer, deren Einrichtung im wesentlichen 
mit den entsprechenden Apparaten bei Kompressions- 
maschinen sich deckt, aus Vorrichtungen zum Aus- 
treiben und zur Absorption des Ammoniaks, deren 
Wirkungsweise in hohem Mafse von ihrer Bauart 
abhängt Die früher gebräuchlichen Absorptions- 
maschinen litten gerade hierin an grofsen Mängeln 
^d konnten sich darum gegen die in vollkommener 
Weise ausgeführten Kompressionsmaschinen nicht 
l>ehaupten. Dagegen haben die von der Hai le- 
schen Union vorm. Vaas & Littmann ge- 
hauten Apparate eine ziemliche Verbreitung erlangt 
^d werden auch heute noch, allerdings nicht mehr 
^ dem früheren Umfange aufgestellt. Wir wollen 
^8 daher bei der Besprechung der Absor[)tions- 
Daaschinen vorwiegend an die Apparate der ge- 
kannten Firma anlehnen. 

Die Austreibung des Ammoniaks erfolgt ganz 
allgemein durch Dampf im sogenannten Kocher 
öder Ammoniakkessel. Die für kleine Maschinen 
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gebräuchliche Heizung dieses Apparates durcb 
direktes Feuer ist für gröfsere nicht geeignet, d^ 
sich mit ihr kein hinreichender ßeharrungszustand 
erzielen läfst. Der Kocher besteht nur aus zwei 



h^iAOCAfiXX cket 



\ 



tUc9^^/n 'JCü'aAA/rv^i 



^Dcc/nvpfcA/iVBcAJtC 







Flg. 185. 



Teilen, einem horizontalen cylindrischen 
Kessel (Fig. 135) und einem auf demselben sitzenden 
Dom. Im horizontalen Kessel, dessen einer Boden 
fest vernietet, der andere dagegen dicht verschraubt 
ist, liegen eine gröfsere Anzahl von hin- und her- 
gehenden Rohrwindungen ohne jede Dichtung 
oder Verschraubung. Die beiden Enden dieser 
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Heizschlange sind nach oben bezw. unten gebogen 
und treten durch die cyUndrische Kocherwand ver- 
mittelst Gewindestutzen und Bleidichtuugen ins Freie, 
wo sich oben unmittelbar ein Ventil zur Absperrung 
bezw. Regulierung des einströmenden Dampfes, sowie 
unten ein Kondenswasserabscheider anschliefsen. 
Um die Heizung des Kessels und die Austreibung 
des Ammoniaks rasch unterbrechen zu können, 
wird an das obere Ventil wohl auch noch eine Kalt- 
wasserleitung angeschlossen, welche naturgemäls im 
gewöhnlichen Betriebe geschlossen bleibt. 

Die Heizschlange im Innern des Kochers ist nun 
vollständig von Salmiakgeist umgeben, dessen spe- 
eifisches Gewicht, wie wir bereits gesehen haben, 
mit steigendem Ammoniakgehalt abnimmt. Infolge- 
dessen wird auch in natürlicher Weise die reichere 
Lösung schichtenweise über der ärmeren lagern, 
welch' letztere dann durch eine Rohrleitung am 
tiefsten Punkte des Kessels austreten und durch den 
Wechsler dem Absorber zufliefsen kann. Die reiche 
Lösung dagegen wird durch Zuflufs von oben 
immer wieder ergänzt und zwar durch Vermittelung 
des auf dem Kessel ziemlich in der Mitte sitzenden 
I>omes oder Turmes, in dem eine Anzahl über- 
einander befindlicher Teller eingehängt ist. tTber 
diese Teller läuft die oben mäfsig warm vom 
Wechsler kommende reiche Lösung herab und be- 
gegnet hierbei den aus dem Kessel emporsteigenden 
heilsen Ammoniakdämpfen, wodurch gleichzeitig ein 
Temperaturaustausch im Gegenstrom, sowie eine 
wenn auch nur schwache Austreibung von Ammoniak 
aus der herabtropfenden reichen Lösung bewirkt wird. 
Da im Kocher und im Turm (auch Rektifikator 
genannt) infolge der Heizung eine ziemlich hohe 
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Temperatur herrscht, so ist dieselbe zweckmäfsig 
durch eine starke isoHerende Hülle gegen Aus- 
strahlung von Wärme zu schützen; von der Güte 
dieser Isolierung hängt nicht zum wenigsten der 
Dampfverbrauch der Maschine ab. Der ganze 
Apparat wird schlielslich durch 2 gufseiserne Fülse 
von solcher Höhe, dafs die unten befindhchen Rohr- 
anschlüsse noch bequem zugänglich bleiben, auf 
Fundamentblöcke gelagert. 

Bei kleineren Maschinen mit direkter Heizung 
wird der ganze Apparat als stehender Kessel aus- 
geführt, in dessen oberen Teil dann unmittelbar die 
Teller eingebaut werden. Unter allen Umständen 
mufs der Kocher mit einem Wasserstandsglase zur 
Beobachtung der in ihm befindlichen Flüssigkeits- 
menge und einem Manometer versehen sein. 

Die aus dem Dom oben entweichenden heifsen 
Ammoniakdämpfe reissen nicht unbeträchtliche 
Quantitäten der Lösung mit sich, deren Überführung 
in die anderen Apparate zu Störungen Anlafs bieten 
kann. Es ist darum die Anordnung eines Abschei- 
ders, des sog. Trockencylinders dicht hinter den 
Kocher in die Gasleitung geboten. Derselbe besteht 
ans einer cylindrischen gufseisernen Vase, in deren 
oberen Deckel die Gase durch ein bis ins Innere 
ragejides Rohr geführt werden, während sie un- 
mittelbar neben der Einmündung dieses Rohres 
wieder austreten. Sie sind daher zu einer voll- 
ständigen Umkehr gezwungen, wobei die schwereren 
Flüssigkeitsteilchen abgeschieden und vom Boden 
des Cylinders durch eine Leitung in den Kocher 
zurückgeführt werden. Damit dieser Abfluls selbst- 
thätig stattfindet, wird der Trockencylinder, wie in 
Fig. 135 angedeutet ist, in unmittelbarer Nähe des 
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Kochers auf eine hohe Säule oder ein Wandkonsol 



Eine von der oben besprochenen wesentlich ab- 
weichende Form hat Habermann in seinen neuen 
Absorptionsmaschinen ^) dem Kocher gegeben, indem 







Flg. 186. 



l'ig. 137. 



•er ihn in eine Reihe horizontaler übereinander 
liegender, rohrartiger Gefäfse (Fig. 137) zerlegt, 
•dessen oberster den Rektifikationsturm trägt. Alle 
-Gefäfse sind oben und seitlich mit Stutzen versehen ; 
-die oben befindlichen sind mit der nach dem Turm 
führenden gemeinsamen Gasleitung verbunden, 
während die seithchen als Überlauf für den Über- 
ixitt der von oben nach unten strömenden immer 



^) Siehe: Belani, AbRorptions-Kältemaschinen, Zeit- 
schrift d. Ver. d. Ingenieure 1892. 
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ärmer werdenden Lösung dienen. An dem einen Ende 
der Gefälse sind zweiteilige Dampfkammern ange- 
schraubt, an denen mehrere Bogenrohre in das Innere 
der Gefälse hineinragen ; der Frisehdampf selbst tritti 
zunächst in die unterste Kammer und schliefslicb 
aus der obersten heraus. Der Konstrukteur istJ^ 
hierbei von dem richtigen Gedanken ausgegangen, 
die Vermengung der reichen und schwachen Lösung, 
welche bei intensivem Kochen allerdings eintreten 
kann, zu vermeiden, bezw. die Scheidung zu er- 
leichtern. Dafs er hierbei dem Dampfe den umge- 
kehrten Weg zugewiesen hat, beruht indessen auf 
der irrigen Ansicht, dafs derselbe bezw. das Kon- 
densat beim Austritt aus dem Kocher eine erheblich 
niedrigere Temperatur haben müsse als beim Eintritt, 
wozu bei Verwendung gesättigter Dämpfe kein An- 
lafs vorliegt. Es könnten sich sogar bei dieser An- 
ordnung der Dampfheizung, wenn nicht für jedes 
Gefäfs eine getrennte Wasserabscheidung vorgesehen 
ist, Betriebsschwierigkeiten ergeben, welche bei 
umgekehrter Richtung des Dampf weges ohne weiteres 
vermieden sind. 

28. Die Temperatarwechsler und Absorber. Be- 
vor die arme (d. h. gröfstenteils entgaste) Lösung 
sich mit dem aus dem Verdampfer kommenden 
Ammoniak wieder vereinigt, läfst man sie zweck- 
mäfsig einen Apparat passieren, in welchem sie ihren 
im Kocher erhaltenen Wärmeüberschufs an die aus 
dem Absorber zurückkehrende reiche Lösung abgeben 
kann. Ein solcher Temperaturwechsler(Fig.l38) 
ist im allgemeinen ein cylindrisches, luftdicht nach 
aufsen abgeschlossenes Gefäfs, welches einerseits von 
der anfänglich kühlen reichen Lösung von unten A 
nach oben B durchflössen wird, während in einer 



Snrichtaiig der AbflorpttonsmaAcbizien. 



^^ü Innern desselben befindlichen Robrspirale mit 
^^hlreichen Windungen die anfänglieh heifse arme 
Losung cirkuliert. Um einen Gegenstrom, wie er 
fer einen möglichst vollkommenen Wänne^iustausch 
Erforderlich ist, zu erzielen, lä£st man die arme 
Lösung zweckmälsig oben bei C in die Rohr- 
Spirale ein- und unten bei D austreten. 

Eine noch bessere .j ü 4^ 

Ausnutzung der in die ^^^^ ^t^ttJLt-^ 

Maschine eingeführten 3^ ^ ' nF 

Wärme unter gleich- 
zeitiger Entlastung des 
Kondensators erhält 
man, wenn man auch 
das gasförmige vom 
Troekencylinder kom- 
mende Ammoniak dem 
Temperatur- Austausch 
unterwirft. Zu diesem 
Zwecke wird in den 
Temperatur- Wechsler 
(Fig. 139) parallel der 
Kohrspirale für die 
arme Lösung eine 
solche für das Am- 
moniak eingebaut, welches alsdann bei E ein- und 
bei F austritt, während im übrigen die Verhältnisse 
ungeändert bleiben. 

In den schon erwähnten Hab ermann sehen 
Absorptionsmaschinen sind die Temperaturwechsler 
für Gas und arme Lösung vollständig getrennt, so 
zwar, dafs die reiche Lösung in einem Apparate 
zunächst mit dem Gase einen Wärmeaustausch 
vollzieht und darauf der armen Flüssigkeit in einem 

Lorenz, Feuere Kühlmaschlnen, a. Auä, 14 




Fig. 138. 




im 
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anderen Apparate begegnet. Da nun die Tempera' 
turen der armen Löeung und des Grases beim V^^' 
lassen des Kochers nicht sehr von einander ve::^' 
schieden sein können, ebenso auch durch den Au^^* 
tausch für beide nahezu die gleiche Endtemperatis^ ^ 
anzustreben ist, so erscheint die Vaas & Littmani»- ^ 
sehe Vereinigung beider Vorgänge zweckmäfsig^ ^ 
als eine Trennung derselben nach Habermann, b^^ 
der jedenfalls das Gas eine stärkere, die arme Lösun^^ 
dagegen eine schwächere Abkühlung erfährt, ^c^ 
dafs einer Entlastung des Kondensators eine eni^— ' 
sprechende Belastung des Absorbers gegenübersteht — 
Die aus dem Temperaturwechsler kommend^^ 
arme Lösung wird bisweilen noch durch den Kon- — 
densator geführt bezw. vor dem Eintritt in deim^ 
Absorber durch Kühlwasser noch tiefer abgekühlte 
Es ist dies dann angebracht, wenn das Kühlwasser kalt^ 
und in ausreichender Menge vorhanden ist, da als- 
dann die stark abgekühlte arme Lösung um so 
leichter erhebliche Mengen von Ammoniak aufzu- 
nehmen vermag. Dieser Vorgang spielt sich im 
Absorber ab, der von Vaas & Littmann wieder 
als stehendes cylindrisches Gefäfs, durch welches 
vertikale Kühl Wasserrohre hindurchführen, aus- 
gebildet ist. Die Rohre (Fig. 140) sind oben und 
unten in Blechböden eingezogen, an welche sich 
beiderseitig Kammern mit den Stutzen für den 
Wasserein- und Austritt, sowie einem Mannloche 
/unten) zur Reinigung anschlielsen. Das Kiihlwasser 
tritt in die untere Kammer bei Gt ein und steigt 
langsam unter Aufnahme der Absoiptionswärme 
nach oben, wo es bei H abläuft. Die arme Lösung 
tritt dagegen in das cylindrlsche Gefäfs seitlich oben 
bei J ein, während das vom Verdampfer kommende 
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Ammoniak unten bei K zugeleitet wird. Auf diese 
Weise sättigt sich die Lösung während des Herab- 
sinkens und erreicht au der tiefsten Stelle ihre 
höchste Konoentration, worauf sie als reiche Lösung 
Von der Pumpe bei L abgesaugt und durch den 
Wechsler nach dem Kocher 
zurückgebracht wird. Der 
vmtere Eintritt des Am- 
moniaks bedingt jedenfalls, 
xim ein Übertreten der 
wässerigen Lösung in den 
Verdampfer zu verhüten, 
dafs das Zuleitungsrohr von 
diesem nach dem Absorber 
höher geführt wird, als der 
Flüssigkeitsspiegel in diesem 
steht. Trotzdem ist es ge- 
boten, im Betriebe das 
am Absorber befiudUche 
Wasserstandsglas sowie das 
Manometer genau zu beo- 
bachten, solange nicht durch 
eine selbstthätige Schwim- 
mervorrichtung, welche an jedem Absorber leicht 
angebracht werden kann, der Flüssigkeitszutritt 
nach dem Wasserstande geregelt werden kann. 

Im Gegensätze zu dieser Bauart ordnet Haber- 
mann seine Absorber ganz nach dem Vorbilde seines 
obengeschildertenKochersan. Erlälstdiearme Lösung 
oben in den Tellerturm eintreten und successive von 
einem in das andere Gefäfs überlaufen, während er 
das Gas durch eine gemeinsame Rohrleitung allen 
Qefäfsen zuführt. Den oben erwähnten Dampfrohren 
entsprechen hier naturgemäfs Kühlwasserrohre. 




Flg. 140. 
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29. Der Betrieb der Absorptionsmasehiiieii. Aurser 
den soeben besprochenen Apparaten, sowie dem 
Kondensator und Verdampfer, enthält die Absorp- 
tionsmaschine noch eine kleine Pumpe, welche die 
reiche Lösung von der im Absorber herrschenden 
Druckhöhe auf diejenige des Kochers zu fördern 
hat. Diese Pumpe wird gewöhnlich stehend und 
einfach wirkend angeordnet und, mit Fest- und Los- 
scheibe versehen, durch eine Transmission ange- 
trieben. Ist keine solche vorhanden, so empfiehlt 
sich der Betrieb durch eine direkt wirkende Dampf- 
pumpe. Der mehrfach angestellte Versuch, dieselbe 
durch einen Injektor, in welchen die unter Kessel- 
druck stehende arme Lösung das Ammoniak aus 
dem Verdampfer ansaugen und zurückdrücken sollte, 
zu ersetzen, ist als mifslungen anzusehen. An der 
Pumpe ist lediglich die Stopfbüchse bemerkenswert, 
welche mit Lederstulpen, Baumwollzöpfen und Gummi- 
ringen hinreichend gedichtet wird. 

Bei der Aufstellung und Inbetriebsetzung der 
Maschinen ist besonders auf vollständige Dichtheit 
sämtlicher Verbindungen zu achten. Alle Flanschen 
müssen eingedreht sein und mit Gummiringen vor- 
züglicher Qualität, welche durch hohe Temperaturen 
nicht leiden, verpackt sein. Sind alle Stücke ein- 
schliefslich der vorher gebogenen Verbindungsrohre 
deutlich markiert, sa kann die Aufstellung der Ab- 
sorptionsmaschinen nach einem beigegebenen Plan 
von jedem geschickten Schlosser besorgt werden, 
sodafs es nicht nötig ist, Monteure mitzuschicken. 
Die Füllung der Maschine geschieht einfach durch 
starken Salmiakgeist, der durch die Pumpe ein- 
gezogen wird. Zu diesem Zweck besitzt dieselbe vor 
dem Saugventil einen Anschlufsstutzen, an dem ein 
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öuuimischlauch, der in das Salmiakgefäfs taucht, 
Angeschlossen werden kann, Beim Einpumpen 
ßiüssen alle Hähne geöffnet sein mit Ausnahme 
<i6s in der vom Absorber kommenden Saugleitung 
oefindlicheD. Das Einpumpen wird solange forige- 
^^Ut, bis der Wasserstand im Kocher die normale 
Höhe zeigt. 

Bei der Inbetriebsetzung ist dann der Hahn in 
^ör Leitung der armen Lösung vor dem Absorber 
^U schUersen, um einen vorzeitigen Eintritt reiclier 
-'^Ösimg in diesem Apparat za verhindern, worauf 
**iit dem Heizen langsam begonnen wird. Infolge 
*i^ß Austreibens von Ammoniak füllt sich nach und 
^^ch der Wechsler mit armer Lösung und der Kon- 
densator mit flüssigem, wasyerfreion Ammouiak. Das 
^o entwickelte Ammoniak verdrängt die in der 
-^^aschine befindliche Luft, welche man durch eine 
^tn Trockencylinder belindliclie Leitung mit Hahn 
Vinter Wasser ausströmen lassen mufs, Hört im 
AVaeser die Blasenbildung auf und tritt statt dessen 
^iiie Erwärmung auf, so ist die Luft entfernt und 
Hian kann wieder schliefsen. Nachdem nunmehr in 
cier Maschine etwas Druck herrscht, kann auch der 
Absorber durch Öffnung des vor demselben befind- 
liehen Hahnes gefüllt werden ; hierdurch wird aber so 
viel Flüssigkeit dem Kocher entzogen, dafs dieser 
noch einmal mit der Pumpe nachgefüllt werden 
inufs, Jetzt wird der Druck im Kessel auf 8 — 10 
Atnnosphären gesteigert und langsam das Regulier- 
ventil geöffnet, wonach die zunächst noch nicht mit 
Salzlösung bedeckten Verdampferrohre gleichmäfeig 
bereifen sollen. Das Regulierventil stellt mau so, 
dafs das Manometer im Absorber zwischen 0,25 bis 
0,5 kg/qm Überdruck anzeigt und reguliere schliefslich 
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den Zutrittshahn der schwachen Lösung zum A^l>' 
sorber mit- Inbetriebsetzung der Pumpe solange, \yi^ 
der Wasserstand dort um eine Mittelhöhe gleicl^- 
mäfsig schwankt. Bleibt hierbei der Absorber unt^^ 
reichlichem Kühlwasserdurchtritt kalt, so befinde* 
sich die Maschine im regelmälsigen Betriebe. 

Im regelmäfsigen Gange darf die Maschine 
nicht nach Ammoniak riechen, auch ist darauf zU 
achten, dafs die Lösung nicht zu schwach wircJ. 
Die während des Betriebes dem Kocher entnommene 
schwache Lösung soll höchstens ein spec. Gewicht 
von 0,918 zeigen (23® Baumö), ist sie schwächer, so 
mufs etwas abgelassen und solange starker Salmiak- 
geist zugegeben werden bis dieser Wert erreicht ist. 
Die Probe hier auf sollte wöchentlich einmal vor- 
genommen werden, ebenso oft ist auch zu prüfen, 
ob die Maschine noch Luft enthält. Besonders am 
Anfange des Betriebes sind alle Flanschen öfters 
nachzuziehen. 

Im Falle eines Stillsetzens, etwa bei Betriebs- 
störung ist zunächst der Dampf abzusperren. Un- 
dichtheiten an den Maschinen können durch rotes 
Lakmuspapier, welches durch ausströmendes Am- 
moniak blau gefärbt wird, leicht nachgewiesen 
werden. Bei längerer Betriebsunterbrechung (im 
Winter) nehme man die Pumpenventile heraus und 
fette sie ein, auch reinige man den Kocher gründlich 
und versehe ihn im Innern mit frischem Mennig- 
anstrich. 
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Die AbkfQilimg nnd Etthlhaltang von 
Flüssigkeiten. 

30. Die Apparate zur Abküblimg von Flflssig- 

keiten zerfallen in 2 Hauptgruppen, nämlich in 
Verdampfapparate, in denen die Wärmeauf- 
Dahme direkt durch Verdampfung des Kälteträgers 
sich vollzieht und in Cirkulationsapparate, in 
denen die Wärme durch eine im Verdampfer der 
Kühlmaschine vorher abgekühlte vermittelnde Flüs- 
sigkeit aufgenommen und abgeführt wird. Die erst- 
genannten Vorrichtungen entsprechen in ihrer Wir- 
kung und Bauart vollkommen den im Kapitel IV 
eingehend behandelten Verdampfern, sodafs wir 
uns hier nur noch mit den Cirkulationsapparaten 
zu befassen haben. Dieselben bringen allerdings 
gegenüber den Verdampfapparaten infolge der Ein- 
schaltung eines Zwischenmittels und der zu dessen 
Cirkulation notwendigen Vorrichtungen eine Kompli- 
kation mit sich, besitzen aber, da ihnen stets ein 
grofser Vorrat der Kühlflüssigkeit zur Verfügung 
steht, eine erheblich gröfsere Stetigkeit im Betriebe 
und eine gewisse Unabhängigkeit von den Tem- 
peraturschwankungen im Innern des Verdampfers. 
Wo man also auf diese Eigenschaften, wie in der 
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Bierbrauerei Wert legt, werden sie den Verdamu^-^j 
apparaten vorzuziehen sein. 

Die Cirkulationsapparate können nun wiederuj^ziu 
in vier verschiedene Systeme eingeteilt werd«^ _e; 
und zwar: 

a) in sogenannte Kesselapparate, in den»» _ei 
die abzukühlende Flüssigkeit in einem Gefälse rub^Hit 
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Fig. 141 




Fig. 142. 



während die Kühlflüssigkeit entweder dieses Gefär^ 
umspült oder vermittelst Rohrleitungen durch das-' 
selbe hindurchströmt. Hierbei wird die Temperatur 
der ruhenden Flüssigkeit allmählich bis auf detx 
erwünschten tiefsten Stand sinken, worauf dieselbe 
abgelassen und durch neu zu kühlende Flüssigkeit 
ersetzt wird, sodafs der Betrieb ein intermittierender 
sein wird. Die auf diese Weise erreichbare tiefste 



■^i© Abköhlimg und Kühlhaltang von FlüBsigkeiten. 217 






u 



\\ — n — f 

IT - 

V - 


wm-k 



^^^pemiuT wird aufserdem immer höher sein als 
*^ Abfliifstemperatur der Kühlflüssigkeit. 

Derartige Kesselapparate werden besonders im 
'^Vtolkereibetriebe verwendet, um die Milch zum 
"A^ufrahmen, bezw. den durch Centrifugeu ab- 
geschiedenen ßahm zum Buttern rasch von einer 
l'emperatur von rund 30° G. 
ohne merkbare Eigenbewe- 
^ung auf eine solche von 
4 bis 5 ^ C. abzukühlen, wozu 
laiati sich meistens kalten 
Süfswassers in offenem 
Bade, wie in Fig. 141 und 
1.42 neuerdings auch einer 
cjeii Field'schen Doppeh 
j xöhrendampfkesseln nach- 
gebauten Salzwassercirku- 
I lationsvorrichtung Fig. 143 
l)edient, welch letztere mit 
den Röhren in das Rahm- 
gefäfs ca. eine Viertelstunde 
lang eingetaucht wird. In 

allen diesen Apparaten wird sich, wie auch in den 
Figureü durch Pfeile angedeutet ist, in der schein- 
bar ruhenden Flüssigkeit eine leichte Strömung in- 
folge der ungleichen Abkühlung einzelner Teile 
einstellen, welche ihrerseits die totale Abkühlung 
beschleunigt. 

b) Parallelstromapparate, welche von der 
abzukühlenden Flüssigkeit auf der einen Seite und 
der Kühlflüssigkeit auf der andern Seite der Wärme* 
durehgangsfläehe parallel durchflössen werden, wobei 
ebenso wie beim Kesselapparat die tiefste erreichbare 
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der Abflufstemperatur der Kühlflüssigkeit liegen 
mufs. Aus diesem Grunde zieht man diesen Vor- 
richtungen die einfacheren Kesselapparate meistens 
vor und wendet, wenn überhaupt eine Bewegung 
der abzukühlenden Flüssigkeit erwünscht und gleich- 
zeitig die Notwendigkeit vorhanden ist, mit der 
kleinsten Wärmedurchgangsfläche auszukommen, 

c) Gegenstromapparate an. In diesen 
cirkulieren die Flüssigkeiten zu beiden Seiten der 
Wärmedurchgangsfläche in umgekehrter Richtung, 
sodafs also die eintretende Kühlflüssigkeit der aus- 
tretenden abgekühlten begegnet. Auf diese Weise 
kann die letztere nahezu auf die niedere Zuflufs- 
temperatur der Kühlflüssigkeit abgekühlt werden. 
Hierin aber liegt von vornherein die Möglichkeit 
der Erzielung niederer Temperaturen bei gegebener 
Kühlflüssigkeit, als mit anderen Apparaten. Läfst 
sich eine reine Gegenstromwirkung, die wir schon 
früher gelegentlich der Aufnahme der Flüssigkeits- 
wärme der Kälteträger besprochen haben, nicht 
durchführen, so wendet man wohl auch aus den 
obigen Systemen 

d) kombinierte Apparate an, die natürlich 
in ihrer Wirkung niemals ganz den Gegenstrom- 
apparat erreichen können. 

Die einfachsten Gegenstromkühler finden sich 
in amerikanischen Brauereien; sie bestehen lediglich 
in zwei ineinandergesteckten kupfernen Röhren, 
Fig. 144, deren Inneres von einer kalten Salzlösung, 
vom Verdampfer der Kühlmaschine kommend, durch- 
strömt wird, während im äufseren Rohr die vom 
Sudhaus abfliefsende heifse Würze cirkuliert. Die 
sehr bedeutende Temperaturdifferenz (anfangs ca. 
70^) ermöglicht die Anwendung sehr kleiner Kühl- 
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flächen, führt aber zweifellos zu einer enormen 
Kälteverschwendung. Dies ergibt sich einfach 
daraus, dals man die Würze von 70 ^ bis auf 14® C. 
anstandslos durch Brunnenwasser abkühlen kann, 
und dals erst für die tiefere Abkühlung die Ver- 
wendung von Eiswasser bezw. künstlich gekühlter 
Flüssigkeiten notwendig wird. Das amerikanische 
Verfahren hat also nur dann eine gewisse Berech- 
tigung, wenn eine äufserst rasche Abkühlung aus 
brautechnischen Gründen geboten erscheint. 






\ 
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Fig. 141. 

Nicht selten ist überdies im Brauereibetrieb der 
Zutritt der Luft^) zur Würze (Lüftung) während des 
Abkühlungsprozesses erwünscht^ was bei den soeben 
besprochenen geschlossenen Kühlern undurchführ- 
bar wäre, durch eine äufsere Berieselung der von 
der Kühlflüssigkeit durchströmten Rohre dagegen 
ohne weiteres erzielt werden kann. Ordnet man, 
cuialog den Berieselungskondensatoren, eine Reihe 
solcher dünnwandiger Rohre übereinander an und 
verbindet sie derart, dafs die Kühlflüssigkeit in das 
unterste eintretend ein Rohr über dem andern 
durchströmt, während die Würze aufsen herabrieselt, 
so wird zwar jedes einzelne Rohr als Kesselapparat 
arbeiten, im Ganzen jedoch eine recht befriedigende 



1) Diese mufs alsdann sterilisiert sein, um etwaige In- 
fektionen der Würze zu vermeiden. 
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Gegeilstromwirkung eintreten. Die Gestalt derartiger 
Würzekühler, deren Grundgedanke von dem eng- 
lischen Ingenieur W. Lawrence herrührt, ist ziem- 
lich mannigfaltig, je nach dem Querschnitt der 
Rohre und deren seitlicher Verbindung. Am ver- 
breitetsten sind Apparate nach Fig. 145 und 146 mit 
nahezu elUptischem Rohrquerschnitt durchgehends 
aus Kupfer hergestellt. Die Rohre stützen sich 
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Fig. 146. 



aufeinander durch Stege und sind in 2 Gruppen 
angeordnet, von denen die obere mit Brunnenwasser, 
die untere dagegen mit sogenanntem Eiswasser, 
welches meist dem Süfswasserkühler der Brauerei 
entstammt, durchflössen wird. Die seitliche Ver- 
bindung geschieht einfach durch kastenartige ste- 
hende und mit Querwänden versehene Blechgefäfse, 
in welche die Ein- und Austrittsstutzen der Kühl- 
flüssigkeit einmünden. Ein nicht zu unterschätzen- 
der Vorteil dieser Apparate ist ferner die Bequem- 
'chkeit der Reinigung, welche, da das Innere stets 
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von reinein kalten Wasser durchspült wird, nur 
^ulserlich zu sein braucht. 

Der Wärmedurchgang derartiger düiinwaDdiger 
Kühlapparate hat sich pro 1*^ Temperaturdifferenz 
^T^ischen beiden Seiten der Kühlfläche stündlich zu 
etwa 650 Cah ergeben. Soll z. B. ein Sud von 
"iO hl in 2 Stunden ohne Anwendung eines Kühl- 
schiffes von 70^ G. auf + 4*^ abgekühlt werden, 
so bat der Kühlapparat stündlich rund 20 ■ 100 
(70^4) = 132000 CaL zu leistend) Auf die Kühl- 




Flg. 147. 

^5^ läge entfällt bei rationellem Betriebe indessen nur' 

■*^^ Temperaturerniedrigung von 14^ bis 4*^ oder 

^^nd 20000 Cal. stündlich, da die Abkühlung von 

^^ auf 14 ** anstandslos durch Brunnen w^asaer, wel- 

lies mit 10 '^ zu- und mit etwa -f-35° abfliefst, be- 

^^irkt werden kann. Alsdann herrscht auf der einen 

^^eite der Kühlfläche eine Mittel temperatur von ^j^ 

\^0 + 4) == 37^, auf der anderen eine solche von 

Vg (3^ + 1) ^ IS'', mithin eine mittlere Temperatur- 

^^fferenz von 37 — 18 ^ 19°, mit welcher 1 qm 

*) Die spezifische Wärme der Bierwürze kano hinreicliend 
^enaii gleich 1, also der des Wassers gesetzt werden. Die 
^:>bigen Erfahningswertö verdanke ich einer Mitteilung der 
^Maschinenfabrik »Germania* in Chemnitz. 
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Stündlich 19 ^ 650= 12450 Ca], übertragen 
Der Kubier niiifste demDach eine Oberfläche ^^on 
132 OiX»: 12450 = rund 10,6 qm besitzen. In derTbat 
rechnet man auch in der Praxis für 1 hl stündlici 
abzukühlende Würze etwa 0,5 qra Kühlerfläche, 

Eine originelle Ausbildung erfuhren die Gegen- 
stromkühler durch die Compagnie industriell * 
des procedes R, Pictet in Paris und zwar zum 
Zwecke der Abkühlung von Natronaulfatlösuug uti<l 

nachmaligei) Ausscb^i- 
düngen der Krystalle i^ 
der Kälte.i) In den Trc^g 
BB [Fig. 147 0. 148) tx-itt 
die abzukühlende Flüs^iß' 
keit bei 2 ein und bai ^ 
wieder aus, während d^^ 
Kühlflüssigkeit in ein^^^^ f 
langsam rotierenden G^' 
fäfse in umgekehrt^^^ 
Richtung strömt. Dieses rotierende Gefäfs bestei»-^^ 
nun aus einer hohlen Welle FF, auf welcher linseiL^^^' 
förmige Hohlkörper E (siehe Fig, 139) vermittelst^/. 
Winkeleisen e befestigtsind. Diese Hohlkörper sind ^\^ 
durcJi Scheidewände c, welche ihrerseits zur besseren ^^ 
Versteifung auf einer im Innern der hohlen Welle be- . 

findhchen Stange gg sitzen und (Fig. 150) am Rande 
eine Anzahl Löcher d tragen, in 2 Teile getrennt, so- 
dafs in jedem derselben die Kühlflüssigkeit in der 
ersten Hälfte vom Centrum nach aufseu, in der 
zweiten dagegen umgekehrt fliefst und alsdann durch 
die hohle Welle in den nächsten Hohlkörper übertritt 
Die Zn* und Ableitung der Kühlflüssigkeit nach der 

') .Siehe Revue industrielle^ 15. Jahi^. No. 19, sowie ^ 
Zeitschr. i Kälte-Industrie 1895 S. 41. 
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hohlen Welle wird durch ein Lager O vermittelt 
(Fig. 151), dessen Hohlraum mit der Welle durch 
Schlitzer in letzterer kommuniciert, während die Welle 
auch aulisen durch eine Stopfbüchse abgedichtet ist. 





Fig. 149. 



Fi|?. 150. 



Betriebsergebnisse mit diesen in südamerikani- 
schen Salpeterwerken arbeitenden Apparaten sind 
bislang nicht in die Öffentlichkeit gelangt ; bei ihrer 
Beurteilung dürfte indessen der Arbeilsverbrauch 
zur Überwindung der Bewegungswiderstände der 
Kühlflüssigkeit, welche zahlreiche 
scharfe Wendungen zu machen hat, 
eine grofse Rolle spielen. 

K. H i r z e 1 in Winterthur, der in 
neuester Zeit ein Verfahren zur teil- 
weisen Kochsalzabscheidung^) aus 
gesättigter Soole durch Abkühlung 
auf ca. — 17° ausbildete, bedurfte zur Wiederge- 
winnung der Kälte der erschöpften Soole eines Wärme- 
austauschapparates mit der heranfliefsenden gesättig- 
ten, dem er die in Fig. 152 angedeutete Form gab. 
Die warme, frische Soole tritt bei A ein, strömt durch 
eine grofse Anzahl von vertikalen Röhren RR ab- 
wärts und wird bei B gekühlt aus dem Apparate 




Fig. 161. 



S. 141. 



^) Siehe Zeitschr. für die gesamte Kälte-Industrie 1896 
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abgezogen, während die Rohre von der unten bei C 
eintretenden kalten und erschöpften Soole in einem 
durch Zwischenböden Z erzwungenen Zickzackwege 
umspült werden. Man erreicht hiedurch eine 

Abkühlung der frischen 
27 prozentigen Bohrloch- 
soole von + 10 ^ bis 12 » 
auf — 12 ^ während die 
mit — 17® bei C ankom- 
mende kalte nur mehr 
15 bis 17 prozentige Soole 
mit + 8 bis 10 ^ bei D 
den Apparat verläfst. Die 
Gegenstromwirkung ist 
also eine recht vollkom- 
mene, für die Dimen- 
sionierung dürfte man 
hier bei 5® Temperatur- 
difEerenz zu beiden Seiten 
der Trennungsfläche auf 
einen Wärmedurchgang 
von ca. 3000 Cal. pro 
Stunde und qm zurechnen 
haben. Selbstverständ- 
lich sollte bei den letzt- 
die Aufsenwandung gut 
gegen das Eindringen unerwünschter Wärme iso- 
liert sein. 

Wird die Abkühlung solcher Salzlösungen 
noch weiter fortgesetzt, so tritt, wie wir schon 
früher erwähnten, eine Krystallausscheidung ein. 
Die Krystalle setzen sich bei dem Pictetschen 
Verfahren unmittelbar an den Scheiben eines 
ähnlich gebauten Apparates an, werden von 




Fiff. 152. 



besprochenen Apparaten 
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diesem durch Abstreicher entfernt und durch eine 
Scbuecke am Boden des Gefälses gesammelt, worauf 
eine Elevator (Kettentrieb mit Eimern) sie aus der 
Lauge schöpft. Beim Hirzelschen Verfahren dagegen 
wird die weitere Abkühlung durch einen Verdampf- 
apparat bewirkt, die Krystalle sinken zu Boden und 
werden als Salzbrei durch eine Pumpe einem Trocken- 
apparate zugeführt. 

31. Apparate zur Ktthlhaltang von Flfissigkeiten 
dienen vorwiegend dazu, diejenige Wärme aufzu- 
nehmen und abzuführen, welche durch chemische 
Prozesse im Innern einer Flüssigkeit frei wird, 
während etwa von aufsen kommende Wärme durch 
eine besondere Luftkühlung (siehe Kap. VII) am Ein- 
dringen in die Flüssigkeit verhindert werden mufs. 
Da die Flüssigkeit meist aus besonderen Gründen 
(z. B. bei der Gärung der Bierwürze zum Zwecke 
des Setzens der Hefe) im Ruhezustande verharren 
und die Temperatur möglichst an allen Stellen die- 
selbe bleiben soll, so ist sowohl eine Bewegung 
durch Röhrenapparate unthunlich, wie auch eine 
Abführung der Wärme von aufsen her, wie z. B. 
bei den Milchkühlgefäfsen, unzureichend. Man ist 
daher genötigt, die Kühlung direkt im Innern zu 
bewirken, die Kühlapparate also in die Flüssigkeit 
einzutauchen. Für ihre Konstruktion ist nun 
mafsgebend die Gröfse des Flüssigkeitsgefäfses, in 
welchen sie Platz finden sollen, die notwendige 
Kühlfläche, leichte Beweglichkeit, also geringes 
Gewicht und die Möglichkeit einer raschen, voll- 
ständigen Reinigung. Gewöhnlich werden derartige 
Kühler von einer Kühlflüssigkeit durchflössen, wenn 
man sie nicht als Schwimmer ausbildet und mit 
Eis füllt Als Kühlflüssigkeit dient in den meisten 

Lorens, Neaere Kühlmaschineii. n. Aufl. 15 
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Fällen nahe bis zum Gefrierpunkt gekül 
Brunnenwasser, welches vom Süfs wasserkühl er 
einem hochstehenden Reservoir in einer 



f^-^ 




den Get'äisen angebrachten Leitung zoflielst 
durch eine andere Leitung in ein Sammelgeiälis zm 
geführt wird {siehe Fig. 153). An diesen Leita 
befinden sich Hähne mit Schlauchanschlüssen 
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Verbindung mit den Kühlern. Aus dem Sammel- 

gefftfs wird das etwas erwärmte Wasser schliefslich 

zeitweilig in das Reservoir bezw. den Süfswasser- 

kühler zurückgepumpt, um seinen Kreislauf von 

neuem zu beginnen. 

Die Kühler selbst zerfallen in Taschen- 
kühler und Röhrenkühler; sie werden stets 
aus verzinntem Kupferblech hergestellt und durch 
Gummischläuche mit der Zu- und Ableitung ver- 
bunden; mit den Rohrenden, welche zur Versteifung 
unter sich mit einem Steg verbunden sind, ruhen 




Fig. 164. 



Fig. 1Ö5. 



sie auf dem Rande des Flüssigkeitsgefäfses. Die 
Taschenkühler (Fig. 154) sind flache, durch Quer- 
wände eingeteilte Gefäfse, in deren unterste Ab- 
teilung die Kühlflüssigkeit eintritt und im Zickzack- 
Wege aufsteigt, sie werden manchmal einfach aus 
2wei zusaromengelöteten Blechen hergestellt, in 
Welche der Zickzackkanal eingeprefst ist. Die 
Röhrenkühler bestehen in der Neuzeit ausschliefslich 
^us einem kreisförmig zusammengebogenen Kupfer- 
J^hr. nach Fig. 155, sie zeichnen sich durch Weg- 
lall jeglicher Verbindungsstellen innerhalb der Flüssig- 
keit und durch Billigkeit aus, müssen jedoch zur 
&zielung derselben Kühlfläche erheblich gröfsere 
Dimensionen besitzen als die Taschenkühler. 

15* 
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Da die Flüssigkeit im Gefäfse keine Temper 
raturänderung erleiden soll, so ergibt sich de^ 
Kältebedarf lediglich aus der chemischen Reaktions — 
wärme. Hat man z. B. Bierwürze von 15 kg Extrakt — ■ 
gehalt pro 1 hl, von welchem 50% vergoren werden^ 
sollen, so sind, da bei der Gärung von 180 g — 
Zucker (entsprechend dem Molekulargewicht) rund 
32 Cal. frei werden^), pro 1 hl der Würze 

32^^ ^^^^^ = 1333 Cal. durch die Kühlung ab- 

zuführen. Für einen Bottich von 30 hl Inhalt 
ergibt sich demnach ein totaler Kältebedarf von 
40000 Cal., der sich auf die ganze Gärdauer, also 
etwa 10 Tage = 240 Stunden verteilt, so dafs auf 
jeden mit Würze angestellten Bottich stündlich rund 
167 Cal. kommen. Soll nun die Temperatur nicht 
über 6 ^ C. steigen, so darf das Kühlwasser, welches 
mit rund + 1® eintritt, den einzelnen Kühler 
jedenfalls nicht mit höherer Temperatur als 5^ 

verlassen, so dafs man stündlich mindestens -^^ — - 

= 42 1 kaltes Süfswasser pro Kühler oder auch pro 
Bottich zu rechnen hat, Die Wärmedurchgangs- 
fläche des einzelnen Kühlers mufs hierbei mit 5 bis 
1^, im Mittel also 2 ^ TemperaturdifEerenz zwischen 
der Flüssigkeit und dem Kühlwasser 0,25 bis 0,33 qm 
betragen. 

1) Nach Buffard: Comptes rendus 1862 No. 8. Siehe 
auch Zeitschr. für Kälte-Industrie 1895 S. 216. 
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Die Luftkühlung. 

32. Gesetze der Luftkflhlang. Die hauptsäch- 
iichste Wirkung der künstlichen Kühlung beruht 
in der Verhinderung bezw. Verlangsamung von 
Zersetzungsprozessen, denen unter normalen Tem- 
peraturen die Nahrungs- und Genufsmittel 
gewöhnlich rasch verfallen. Zur Einleitung solcher 
Prozesse ist neben der Möglichkeit des Luftzutrittes 
innerhalb gegebener Temperaturgrenzen auch die 
Gegenwart von Wasser notwendig, wodurch dann 
die Lebensbedingungen der die Zersetzungsvorgänge 
hervorrufenden Mikroorganismen gegeben sind^). 

Durch Erniedrigung der Temperatur, welche 
sich bei Festkörpern zunächst auf die dieselben 
umgebende Luft erstreckt, bei Flüssigkeiten dagegen 
unmittelbar eriielt werden kann, werden die ge- 
nannten Mikroorganismen zwar nicht zerstört, je- 
doch in ihrer Thätigkeit und vor allem in ihrer 

^) DaTs auch schädliche Parasiten, z. B. Rindertinnen, 
durch längeres Lagern in Kühl- und Gefrierräumen zum 
Absterben gebracht werden können, haben Prof. Osterta^ 
und Direktor Bei fs mann durch umfassende Versuche er- 
wiesen. Siehe Zeitschr. f. Fleisch- und Milchhygiene 1897. 
April. 
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Vermehrung wirksam gehindert, insbesondere wenn- 
mit der Abkühlung zugleich eine mehr oder weniger 
vollständige Wasserentziehung verbunden ist. Es 
herrscht darum in der modernen Kälte-Industrie 
das Bestreben vor, bei Luftkühlungsanlagen, wie 
sie mit öfEentlichen Schlachthöfen und Markthallen 
häufig verbunden sind, den relativen Feuchtig- 
keitsgehalt der Luft mit der Temperatur 
zu erniedrigen, während der absolute Dampf- 
gehalt ja hierbei ohnehin sinken mufs. Dies ist 
aber nur dadurch erreichbar, dafs die abzukühlende 
und zu trocknende Luft mit Oberflächen in Be- 
rührung gebracht wird, an denen eine niedrigere 
Dampfspannung herrscht, als der Sättigungsdruck 
des Dampfgehaltes der Luft bei der entsprechenden 
Temperatur. Eine Kühlung durch kaltes Wasser, 
an dessen Oberfläche naturgemäfs immer eine seiner 
Temperatur entsprechende Dampfspannung herrscht, 
ist darum für den gedachten Zweck nicht hin- 
reichend, auch wenn man dasselbe unter den Ge- 
frierpunkt dauernd abzukühlen vermöchte. Dagegen 
liegt es nahe, den unerwünschten Feuchtigkeits- 
überschufs dadurch zu entfernen, dafs man die Luft 
erheblich unter die beabsichtigte Temperatur ab- 
kühlt und ihr nach Entziehung des Niederschlages 
Gelegenheit zur Wiederaufnahme bietet. Doch ist 
dies — ganz abgesehen von dem mit zu tiefer Ab- 
kühlung in der Kühlmaschine verbundenen erheb- 
lichen Mehraufwand von Betriebsarbeit — mit grofsen 
Schwierigkeiten verbunden, weil es selten gelingen 
wird, eine solche Wärmeaufnahme (durch Hin- 
streichen an wärmeren Oberflächen, welche prak- 
tisch kaum wasserfrei sein dürften) ohne gleichzeitige 
Wiedererhöhung des Dampfgehaltes durchzuführen. 
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SO dafs man thatsäcblich auf die Kühlung der Luft 
an Oberflächen mit einer unter dem Sättigungsdruck 
liegenden Dampfspannung angewiesen bleibt. 

Solche Oberflächen aber bieten sich in doppelter 
Weise dar, nämlich einerseits in Gestalt trocke- 
nen Eises und anderseits durch Anwendung von 
schwer gefrierbaren Salzlösungen. Die treibende 
Kraft ist in beiden Fällen die Druckdifferenz des 
Dampfes in der zu trocknenden Luft und an der 
Oberfläche dieser Körper. Diese Druckdifferenzen 
sind bei niederen Temperaturen nur sehr klein, immer- 
hin aber ausreichend, um bei grofser Oberfläche und 
reger Luftbewegung die beabsichtigte Wirkung zu 
erzielen. So fand J. Juhlin (Schwed. Akad. d. 
Wissenschaften 1892, Anhang) folgende Drucke in 
Millimetern Quecksilbersäule bei den entsprechenden 
Temperaturen : 

Über Wasser: Über Eis: Differenz: 

— 130 J,744 mm 1,532 mm 0,212 mm 

— 10° 2,197 » 1,999 » 0,198 ^ 

— 50 3,203 1 3,068 » 0,135 » 

— 0« 4,618 » 4,602 » 0,016 » 
Für Salzlösungen lassen sich diese Druckunter- 
schiede aus dem Molekulargewicht berechnen : man 
findet unter Benutzung der Tabellen von Landolt 
und Born st ein (Berlin 1894) die folgenden Werte 
der Differenzen zwischen Wasser und gesättigter 
Lösung bei Temperaturen von: 

Für Chlorcalcium: Für Kochsalz: 

— 10° 1,142 mm 0,206 mm 

— 50 0,334 ^ 0,457 * 

Für Ohlormagnesium: 
0,209 mm 
0,447 ^> 
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Man erkennt, dafs für diese in der Praxis ge- 
bräuchlichsten Lösungen, auch wenn sie in der 
Regel nicht gesättigt verwendet werden, die Druck- 
differenz im Durchschnitt höher ausfällt, als für 
trockene Eisflächen bei derselben Temperatur, dafs 
mithin ihre trockene Wirkung eine inten- 
sivereseinwird. Da durch Aufnahme des Wasser- 
niederschlages aus der Luft die Salzlösungen sich 
verdünnen, so sinkt diese Wirkung naturgemäfs mit 
der Zeit, so dafs die Lösung durch teil weises Ab- 
lassen und Zugabe frischen Salzes bezw. Eindampfen 
von Zeit zu Zeit verstärkt werden mufs. Im letzteren 
Falle empfiehlt sich die Einschaltung eines Gegen strom- 
apparates zwischen das Eindampfgefäfs und den Luft- 
kühler, wodurch die nicht zu vermeidenden Kältever- 
lusteauf ein Minimumreduziertwerden. Die Soole selbst 
wird im Betriebe durch den Verdampfer einer Kühl- 
maschine entweder dauernd auf tiefere Temperatur 
erhalten oder immer wieder auf eine solche gebracht. 

Bei der Kühlung und Trocknung der Luft au 
der Oberfläche trockenen Eises, welches sich 
auf den entweder direkt vom Kältemedium der Kühl- 
maschine oder indirekt von einer erst durch dieses 
gekühlten Salzlösung durchströmten Rohren der 
Luftkühlvorrichtung ansetzt, schlägt sich auch die 
Feuchtigkeit in Form von Eis nieder, wobei die 
mit dem Wasser der Luft wandernden Mikroorga- 
nismen zum grofsen Teile eingeschlossen und da- 
durch unschädlich gemacht werden. Im Gegensatze 
hierzu haben wir bei der Kühlung und Trocknung 
durch die freie Oberfläche von Salzlösungen 
nur eine Verflüssigung des Dampfgehaltes der Luft, 
mithin ist auch nur eine (um die Schmelzwärme) 
geringere Wärmemenge bei gleicher Trocknung in 
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diesem Falle zu bmden und abzuführen. Da aufser- 
dem sich bei Verwendung von Salzlösungen eine 
iüDigere Berührung infolge nahezu beliebiger Ver- 
grölserung der Oberfläche derselben erreichen läfst, 
so erscheint dieses System zu dem gedachten Zwecke 
ökouomischer. 

Jedenfalls kann von einer dauernden Trocknung 
der Luft bei Berührung mit nassem Eis (Natureis), 
wie es noch vielfach angewendet wird und vor der 
Ausbildung der modernen Kältemaschinen aus- 
schliefslich im Gebrauche war, kaum die Rede sein. 
Hierbei wird nämlich sowohl die Kühlung, wie 
auch ein eventueller Niederschlag von Wasser aus 
der Luft nur durch Schmelzen einer entsprechenden 
Eismenge erzielt, so dafs die Oberfläche immer feucht 
bleibt und infolgedessen eine SpannungsdifEerenz 
gegenüber dem Dampfe der Luft nicht aufrecht zu 
erhalten ist. 

Daran ändert auch eine rasche Abführung des 
Schmelzwassers nichts, weil das Eis, wenn es nicht 
einer unmittelbaren Wärmeentziehung ausgesetzt ist 
(wie an der Oberfläche der vom Kältemedium durch- 
strömten B.ohre), immer feucht bleibt. 

Die zur gleichzeitigen Abkühlung und 
Trocknung der Luft benötigte Wärmeent- 
ziehung läfst sich nun leicht ermitteln, wenn man 
die anfängliche und endliche Temperatur, sowie 
die entsprechenden Feuchtigkeitsgehalte der Luft 
kennt. Die Abkühlungs wärme in Calorien be- 
rechnet sich für jedes Kilognuiim atmosphärischer 
Luft aus der Temperaturdiflerenz, multipliziert mit 
der spezifischen Wärme bei konstantem Druck 0,2377. 
Ist die Luftmenge dagegen, wie in den meisten 
Fällen, dem Volumen nach, also in Kubikmetern 



234 



Kapitel VII. 



gegeben, so hat man, da 1 cbm bei 0° und atme 
sphärischem Drucke rund 1,293 kg wiegt, die Ten 
peraturdifferenz mit 1,293 • 0,2377 = rund 0,31 z 
multiplizieren. 

Hiernach würde man, um beispielsweise stünc 
lieh 1000 cbm Luft von + 2« auf — 3« abzukühlei 
ohne Rücksicht auf deren Feuchtigkeitsgehalt, ein 
Wärmemenge von 1000 • 5 • 0,31 = 1550 Cal. stün( 
lieh zu entziehen haben. 

Zur Ermittelung der Wärmeentziehung ft 
die hiermit verbundene Lufttrocknung bedier 
man sich alsdann der nachstehenden kleine 
Sättigungstabelle, in welcher für jede Temp 
ratur der Dampfgehalt in Gramm von 1 cbm Lu 
in gesättigtem Zustande enthalten ist. 

Tabelle XIX. 



Tem- 


Dampf- 


Tem- 


Dampf- 


Tem- 


Dampf- 


peratur 


gehalt 


peratur 


gehalt 


peratur 


gehalt 


OC. 


g pro 1 cbm 


OC. 


g pro 1 cbm 


OC. 


g pro 1 cbr 


— 20 


1,13 


— 4 


3,70 


+ 3 


5,95 


-15 


1,66 


-3 


3,96 


+ 4 


6,36 


— 10 


2,40 


-2 


4,25 


+ 5 


6,79 


— 9 


2,59 


— 1 


4,52 


+ 6 


7,25 


— 8 


2,78 





4,87 


+ 7 


7,73 


— 7 


2,99 


+ 1 


5,21 


+ 8 


8,24 


— 6 


3,21 


+ 2 


5,57 


+ 9 


8,73 


— 5 


3,45 






+ 10 


9,36 



Die durch Niederschlag von 1 g Wasser au 
der Luft freiwerdende Wärme kann man im ganze 
Bereich dieser Tabelle genügend genau gleic 
0,61 Cal. annehmen, und verfährt dann zur B( 
rechnung der ganzen Niederschlags wärme derar 
dafs man für jedes Kubikmeter den Dampf geha' 
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im Sättigungszustande mit der relativen Feuchtig- 
keit erst für die Anfangstemperatur und dann 
ebenso für die Endtemperatur multipliziert, beide 
Werte voneinander abzieht und schliefslich das 
Ganze mit 0,61, sowie der Zahl der Kubikmeter 
Luft multipliziert.^) 

Hat man also, wie oben, 1000 cbm Luft, welche 
bei -|- 2^ etwa 90% ihrer Sättigungsmenge enthalten, 
während der Abkühlung bis zur Sättigung bei — 3^ 
zu trocknen, so ist, da die Sättigungsmenge nach 
obiger Tabelle für + 2^ pro Kubikmeter 5,57, für 
— 3^ pro Kubikmeter 3,96 g beträgt, zu dem letzteren 
Vorgang allein eine Wärmeentziehung von 

1000 . 0,61 (5,57 • 0,9 — 3,96) = 640 Cal. 
nötig, während die Temperaturerniedrigung der 
Luft für sich 1550 Cal. erforderte. Aus diesem 
Beispiel erkennt man die eminente Bedeutung 
der Trocknung der Luft, deren Wärme- 
betrag bei der Berechnung der Kühl- 
anlagen unbedingt berücksichtigt werden 
mufs, wenn man sich nicht der Gefahr einer ganz 
ungenügenden Wirkung aussetzen will. 

Zur Ermittelung des Feuchtigkeitsgehaltes der 
Luft bedient man sich am sichersten des Psych o- 
meters, welcher aus 2 in Zehntelgrade geteilten 
Thermometern besteht, von denen die Kugel des einen 
durch ein feuchtes Läppchen stets nafs gehalten 
werden. Durch die an dieser Kugel stattfindende 



*) Das oben angegebene Verfahren ist, wie noch hervor- 
gehoben werden soll, eine Annäherungsmethode, welche in- 
dessen in den für Kühlanlagen in Frage stehenden Teoipe- 
raturgrenzen praktisch hinreichend genaue Resultate gibt 
und sich jedenfalls durch grofse Einfachheit vor der exakten 
Bestimmung der Wärmemengen auszeichnet. 
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Verdunstung, welche um so intensiver sein wird, 
trockener die Luft ist, wird Wärme gebunden u 
daher das feuchte Thermometer eine tiefere Te 
peratur anzeigen, als die vom trockenen angegebe 
Lufttemperatur. Die Differenz beider Temperatur 
(sog. psychometrische Differenz) ergibt a 
dann ein sicheres Mafs für die relative Feuchtigk( 
worüber ausführliche Tabellen vorliegen. Die na< 
stehende Tabelle umfafst das für uns in Betra< 
kommende Gebiet und zwar bei einem Baromet 
Stande von 755 mm. 



Tabelle XX. 





Psychometrische Differenz 


Temperatur 




Celsius 




Celsius 


1 


2 


3 


4 


— 10 


0,67 








— 


- 9 


0,69 


— 


— 


— 


- 8 


0,71 


0,42 


— 


— 


— 7 


0,73 


0,46 


— 


— 


- 6 


0,74 


0,49 


— 


— 


— 5 


0,76 


0,52 


— 


— 


— 4 


0,77 


0,55 


— 


— 


- 3 


0,78 


0,57 


0,36 


— 


— 2 


0,80 


0,60 


0,40 


— 


- 1 


0,80 


0,61 


0,43 


— 





0,81 


0,63 


0,45 


0,28 


+ 1 


0,82 


0,65 


0,48 


0,32 


+ 2 


0,82 


0,66 


0,51 


0,35 


+ 3 


0,83 


0,66 


0,51 


0,37 


+ 4 


0,84 


0,67 


0,52 


0,39 


+ 5 


0,84 


0,69 


0,54 


0,39 


+ 6 


0,85 


0,70 


0,56 


0,42 
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0,46 


+ 9 


0,87 


0,73 0,61 


0,48 


+ 10 


0,87 


0,74 


0,62 


0,50 
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Zeigt z. B. das trockene Thermometer +3^, 
das feuchte dagegen + 1° C. an, so beträgt die 
psychometrische DifiEerenz 2° und die Tabelle ergibt 
für diese Werte einen Feuchtigkeitsgehalt von 0,66. 
Da nun 1 cbm Luft von + 3° nach der vorigen 
Tabelle im gesättigten Zustande 5,95 g Wasser 
euthält, so besitzt er mit einer Feuchtigkeit von 

0,66 nur 

0,66 . 5,95 = 3,93 g, 
kann also noch 5,95 — 3,93 = 2,02 g aufnehmen. 

Es sei noch bemerkt, dafs die vielfach ver- 
breiteten Haarhygrometer sehr wenig zu veriässig 
sind und vor ihrem Gebrauche stets justiert werden 
müssen. Jedenfalls verdient das Psychometer vor 
allen anderen Apparaten unbedingt den Vorzug. 

Die Luftkühlapparate, welche in Verbin- 
dung mit Kühhnaschinen in praktischer Verwendung 
stehen, zerfallen, je nachdem die Luft an kalten 
Rohren hinstreicht, welche aulsen infolge des Nieder- 
schlages der Luftfeuchtigkeit fast stets mit einer 
schwachen Eisschicht überzogen sind, oder mit der 
Plüssigkeits-Oberfläche der abgekühlten bezw. dau- 
ernd kalt erhaltenen Salzlösung selbst in Berührung 
gebracht wird, in Röhren-Luftkühlapparate 
und Salzwasser-Luftkühlapparate. 

33. Die RShren-Lnftkfihlapparate, die wir zu- 
nächst besprechen wollen, teilt man auch wohl ein 
in solche mit direkter Verdampf ung, bei denen 
im Innern der Rohre unmittelbar der verdampfende 
Kälteträger unter Umgehung eines Zwisclienmittels 
(Salzlösung) zirkuUert, und in solche mit indirekter 
Verdampfung, deren Rohre von der im Verdampfer 
der Kühlmaschine abgekühlten Salzlösung durch- 
flössen werden. Welche von diesen beiden Gattungen 
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praktisch den Vorzug verdient, läfst sich mangels 
hinreichender theoretischer Unterlagen, sowie zuver 
lässiger vergleichender Versuche z. Zt. noch nicht 
entscheiden. Von vornherein scheint die besonders 
in Amerika beliebte, in Europa durch Fixary 
(Paris), die Maschinenbauanstalt »Humboldt« in 
Kalk-Köln und die Firma L. Seyboth in München 
ausgeführte Luftkühlung mit direkter Verdampfung 
eine um so günstigere Wirkung zu versprechen, als 
infolge des Wegfalls des Zwischenmittels, also minde- 
stens einer Wärmedurchgangsfläche, das Temperatur- 
gefälle zwischen der Luft und dem in der Maschine 
zirkulierenden Kälteträger geringer ausfallen dürfte, 
wodurch auch der Arbeitsverbrauch der Kühl- 
maschine sich vermindern wird. Dies ist aber 
(analog dem Vorgange bei Berieselungskondensatoren) 
wegen des verschlechterten relativen Wärmedurch- 
gangs der Heizflächen mit Verdampfung auf einer 
Seite gegenüber der Flüssigkeitszirkulation nur 
möglich, wenn die Flächen und damit die gesamte 
Rohrlänge sehr reichUch bemessen sind, wodurch 
anderseits die Bewegungswiderstände des Kälte- 
trägers ungünstig beeinflufst werden. Aufserdem 
erfordert erfahrungsgemäfs die direkte Verdampfung 
in den Rohren eine sehr sorgfältige Regulierung 
der Kühlmaschine, deren Temperaturschwankungen 
sich ohne Zwischenschaltung der als Kältereservoir 
dienenden grofsen Salzlösungsmasse sofort auf die 
Luft übertragen und den Beharrungszustand leicht 
stören. Da man nun gerade auf diesen Punkt in 
Europa grofsen Wert legt, so hat die direkte Ver- 
dampfung hier bisher keine grofse Verbreitung ge- 
funden, obwohl man mit ihr, wie Verfasser z. B. an 
der Schlachthofkühlanlage in München festgestellt 
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hat, den Feuchtigkeitsgehalt der Luft infolge der 
tiefen Temperatur des an den Verdampferschlangen 
haftenden Eises sehr niedrig halten kann. 

Bezeichnender als die soeben erwähnte Unter- 
scheidung der Röhrenluftkühlerist jedenfalls die 
Einteilung derselben in solche mit natürlichem 
und künstlichem Luftumlauf.^) 

a) Kühlapparate mit natürlichem Luft- 
umlauf werden entweder im Kühlraum selbst in 
Form von Röhrenbündel angebracht oder über 
demselben in eine besondere Kammer ver- 
legt, welche mit dem Kühlraum durch Kanäle in 
Verbindung steht. Da die Luft sich im Kühlraume 
z. B. Fleischkühlhalle, Gär- oder Lagerkeller einer 
Brauerei u. s. w.) erwärmt, so wird sie eine auf- 
steigende Bewegung annehmen, während gleich- 
zeitig die in der Umgebung der Kühlrohre befind- 
liche, durch diese abgekühlte und getrocknete Luft 
vermöge ihres gröfseren spezifischen Gewichtes her- 
absinken wird. 

In Europa ist es nun üblich, die Kühlrohre 
zu einem Bündel vereinigt an der Decke bezw. 
dem Gewölbescheitel des Kühlraumes aufzuhängen 
(Fig. 156), wodurch ein in der Mitte des Raumes 
sinkender, an den Seitenwänden dagegen aufsteigen- 
der Luftstrom entsteht. Dem gegenüber pflegt man 

*) Die BOhrenkühlung mit natürlichem Luftumlauf ist 
bei direkter Verdampfung als Umkehrung der sog. Dampf- 
heiiung, bei indirekter Verdampfung (Salzwasserzirkuhition) 
als Umkehrung der Warm- bezw. Heifswasserheizung 
aabufassen« wfthrend der Kühlung mit künstlichem Luft- 
umlauf die sog. Luftheizung entsprich t^ bei der allerdings 
wegen der bedeutenden Temperaturdifferenz der den Heiz- 
apparat verlassenden und in denselben eintretenden Luft 
keine Ventilatoren nötig sind. 
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in Amerika die Rohre horizontal aber übereini 
an den Seitenwänden zu befestigen (Fig. 157) 




durch eine umgekehrte Richtung des Luftst: 
hervorgerufen wird. Zur Vergröfserung der W 




durchgangsfläche versieht man die Rohre seil 
der letzten Zeit gern nach dem Vorbilde ge^ 
lieber Heizkörper mit angegossenen bezw. i 
setzten Rippen. 
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Der amerikanischen Anordnung haftet nun 
gegenüber der Deckenbefestigung der Kühlrohre 
der Nachteil an, dals die kälteste in der Umgebung 
der Rohre befindliche Luft sofort mit den Wänden 
und unmittelbar darauf mit dem Boden in Berührung 
gebracht und, da durch diese Fläche vorwiegend 
die Wärme von aufsen eindringt, deren Aufnahme 
begünstigt wird. Bei der europäischen Methode 
der Deckenbefestigung gelangt die Luft erst dann 
mit diesen Flächen in Berührung, wenn sie zum 
gröfsten Teil wenigstens im Innern des Raumes 
nutzbare Wärme aufgenonunen hat, wodurch an 
den Wänden und dem Boden das für das Ein- 
dringen von Wärme mafsgebende Temperaturgefälle 
gegen die Aufsenluft sich erheblich vermindert. Da- 
gegen wird durch die amerikanische Anordnung die 
Austrocknung der Wände und des Fufsbodens be- 
günstigt, da diese zunächst von der kalten und 
darum trockenen Luft bestrichen werden, während 
bei der Deckenbefestigung die Luft erst an diese 
Flächen gelangt, nachdem sie im Räume sich er- 
wärmt und mit Feuchtigkeit gesättigt hat. Da dieser 
letztere Umstand bei Brauereikühlanlagen keine 
grofse Rolle spielt, so verdient hierfür die europäische 
Deckenbefestigung vom ökonomischen Standpunkte 
den Vorzug, für Konservierung von Nahrungsmitteln 
dürfte sich dagegen die Seitenbefestigung besser 
eignen, wenn man es nicht vorzieht hierfür Kühl- 
apparate mit künstlichem Luftumlauf anzuwenden 
(siehe unten). 

Selbstverständlich ist mit beiden Anordnungen 
dafür Sorge zu tragen, dafs das bei dem Stillstande der 
Kühlanlage durch Abtauen der Rohre entstehende 
Schmelzwasser, welches eine grolse Zahl schädlicher 

Loreni Neuere Kühlmaschiuen. 3. Aufl. 10 
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Keime enthält, sofort abgefangen wird und Gelegen- 
heit findet, durch Syphons den Raum zu verlassen. 
Dies läfst sich übrigens am bequemsten bei Kühl- 
apparaten durchführen, welche in einer besonderen 
Kammer über dem Kühlraum angebracht sind 
(Fig. 158), wo sie einfach auf Tropf schalen ruhen, 
welche dort den Luftumlauf nicht behindern. Die 
ebenso wie der Kühlraum selbst gut isolierte Kammer 
ist dann so grofs auszuführen, dafs sie bequem 




'^^^ 



Fig. 158. 



begangen werden kann, und steht mit dem Kühl- 
raum durch seitUche Kanäle in Verbindung, welche 
die warme Luft zuleiten, während durch einen oder 
mehrere, am zweckmäfsigsten zentral angeordnete 
Kanäle die kalte und trockene Luft wieder in den 
Räume zurücktreten kann. Um eine zu frühzeitige 
Vermischung derselben mit dem Luftinhalte der 
Kammer zu verhindern, bildet man die Kaltluft- 
zuführungskanäle wohl auch, wie in Fig. 158 skizziert, 
als unten offene Rohre aus. 
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Charakteristisch für alle vorbesprocheiien 
Röhrenluftkühler mit natürlichem Luftumlauf ist 
die infolge der geringen TemperaturdifEerenzen, 
Welche hierbei in Frage kommen, langsame Be- 
wegung der Luft. Diese ist immer dann vorteil- 
haft, wenn es sich in erster Linie um die Kühl- 
haltung des Raumes^ weniger aber um die 
energische Austrocknung der in denselben 
aufgespeicherten Körper handelt, welch letztere sich 
nur durch intensive Zirkulation und damit ver- 
bundene öftere Lufterneuerung erreichen läfst. 
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Fig. 159. 
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Darum entspricht die Kühlung mit natürlichem 
Luftumlauf auch vollkommen den Bedürfnissen der 
Brauereien, bei denen das Bestreben nach inten- 
siver Austrocknung, bezw. Wasseraufnahme durch 
die Luft an den grofsen Flüssigkeitsmengen im 
Gät- und Lagerkeller einfach scheitern würde. Ganz 
anders liegen die Verhältnisse bei Kühlanlagen 
für leicht verderbliche Lebensmittel 
(Fleisch, Fische), welche zu ihrer Erhaltung eine 
wenigstens oberflächhche Trocknung erheischen. 

Als Kühbohre mit Salzwasserzirkulation ver- 
wendet man meist geschweifste Bördelrohre von 2" 

16* 
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(51 mm) inneren und 57 mm äufseren Durehmesser 9> 
deren mittlere Wärmetransmissionsfläche demnach 
0,169 qm pro lfd. Meter ist (Fig. 159 u. 160). Infolge 
der den Wärmedurchgang aufserordentlich verschlech- 
ternden Bereifung darf man keinesfalls auf mehr 
als 100 Cal. stündlich pro 1 qm rechnen, bei Luft- 
kühlapparaten mit direkter Verdampfung sollten 
zweckmäfsig 80 Cal. nicht überschritten werden, da 
andernfalls die Temperatur im Innern zu tief sinken 
mufs. Der Betrieb gestaltet sich immer dann am 
günstigsten, wenn die Bereifung der Rohre nur so 
schwach ist, dafs sie grau erscheinen ; dick mit Eis 
umgebene Rohre haben stets einen grofsen Arbeits- 
aufwand zur Folge. Die Dicke der Bereifung 
hängt übrigens vorwiegend von dem anfänglichen 
Feuchtigkeitsgehalt des zu kühlenden Raumes ab; 
der Beharrungszustand wird erst dann erreicht, wenn 
kein Eis sich mehr ansetzt, bezw. auch kein Abtauen 
stattfindet. Ist die Temperatur der Luft im Räume 
alsdann höher als der Gefrierpunkt, so herrscht an 
der Oberfläche der Eisschicht genau die Tem- 
peratur 0^, unabhängig von ihrer Dicke und der 
Temperatur im Rohrinnern. 

b) Röhrenkühlapparate mit künstlichem 
Luftumlauf müssen, schon um die Luft mit den 
Rohroberflächen in Berührung zu bringen, in be- 
sonderen Kammern Aufstellung finden. Diese 
Kammern sind alsdann durch zwei Kanäle einer- 
seits mit den Kaltluftzuführungsrohren des Kühl- 
raumes, andererseits mit den Absaugerohren des- 
selben verbunden. In dem Sammelkanal der letzteren 



^) Die normale Länge dieser Rohre beträgt 5 m, das 
Gewicht von einem Rohr mit 2 Flanschen 20,6 kg, das eines 
Verbindungsbogens nach oben stehender Skizze ca. 3,9 kg. 
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befindet sich dann stets der Ventilator, dessen Be- 
triebsarbeit^) um so geringer ausfällt, je reichlicher 
die Querschnitte der Luftleitungen bemössen, und 
mit je weniger scharfen Biegungen bezw. Knicken 
dieselben angeordnet sind. Wenn irgend möglich, 
sollten auch diese Apparate oberhalb der Kühl- 
rÄume Aufstellung finden, um so die natürliche, 
durch die Temperaturdifferenz der auf- und ab- 
steigenden Luft bedingte Geschwindigkeit mit zu 
benutzen, während man bei umgekehrter, d. h. tie- 
ferer Aufstellung der Kühlapparate gegenüber dem 
Kühlraume diese natürliche Luftbewegung durch 
die Ventilatorenarbeit vernichten mufs. Dieser Um- 
stand ist um so beachtenswerter, als die Betriebs- 
arbeit des Ventilators vollständig in Wärme umge- 
setzt und in dieser Form der Luft selbst mitgeteilt 
wird, so dafs um den Betrag dieses Wärmeäquiva- 
lentes die Kälteleistung sich verschlechtert. Bei 
ungeschickter Gesamtanordnung kann der hieraus 
entstehende Verlust sehr beträchtlich sein. 

Von den Ventilatoren verdienen im allge- 
meinen die Axialventilatoren und Schraubengebläse 
den Vorzug vor den Centrifugal -Ventilatoren, welche 
sowohl infolge der Querschnittverengungen des 
Luftweges, wie auch mehrfacher Richtungswechsel 
des Stromes erheblich mebr Arbeit absorbiren, als 

^) Unter mittleren Verhältnissen darf man bei einer 
Loftgeschwindigkeit von 4 bis 5 m pro Sekunde in den 
Haaptkanälen auf einen Arbeitsverbrauch von 0,15 bis 0^25 PS 
durch den Ventilator für je 1000 cbm stündliche Luftförderung 
rechnen« wodurch eine schädliche Temperatursteigerung von 
nmd 0,8 bis 0,5® 0. hervorgerufen wird. Eine Verdoppelung 
der Luftmenge und damit der Geschwindigkeit würde den 
Arbeitsaufwand und die schädliche Temperatursteigerung ver- 
vierfachem. 
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die erstere Gattung und aufserdem durch ihre grofsen 
äufseren Metallflächen die schädliche Wärmeaufnahme 
aus der Umgebung sehr begünstigen. 

Die Luftzirkulation innerhalb des 
Kühlraumes hat man selbstverständlich mit An- 
wendung des Ventilators durch die Anlage der Zu- 
und Abluftkanäle vollständig in der Hand. Dieselben, 
früher aus verzinktem Eisenblech^), jetzt fast aus- 
schliefslich aus Holz, welches vorher sorgfältig mit 
Eisenvitriol^) imprägniert wurde, gefertigten, meist 
parallelepipedisch gestalteten Schläuche werden stets 
an der Decke des Kühlraumes befestigt. Die Luft- 
eintrittsöffnungen befinden sich an der Unterseite 
der Zuluftkanäle, die Austrittsöffnungen an den 
Seitenflächen, seltener an der Ober- oder Unterseite 
der Abluftschläuche. Sind bei grofsen Kühlräumen 
mehrere solcher Kanäle notwendig, so werden die- 
selben gern abwechselnd angeordnet, so dafs ein 
Abluftschlauch auf einen Zuluftkanal folgt. Alsdann 
stellt sich im Räume eine Luftbewegung ein, wie 
sie in Fig. 151 durch Pfeile angedeutet ist. Die 
Lagerung der Kanäle im Grundrifs verdeutlicht 
Fig. 162 und 163, welche den Plänen für die 
Schlachthofanlage zu Chemnitz i. S.^) entnommen 
wurde. Es hat sich übrigens als zweckmäfsig her- 
ausgestellt, die Abluftkanäle über den Gängen an- 
zubringen, während die Zuluftkanäle die kalte Luft 
unmittelbar über den mit Waren gefüllten Abtei- 

^) Diese besitzen den Nachteil, dafs sich an ihnen gern 
Wasser aus der Luft abscheidet, welches niedertropfend die 
Waren verunreinigt und die Trocknung vereitelt. 

2) Neuerdings sind eine grofse Zahl neuer Imprägnierungs- 
methoden für Holz versucht worden. Siehe hierüber die 
Jahrgänge 1897 und 1898 der Zeitschr. f. Kälte-Industrie. 

8) Siehe Zeitschr. f. d. gesamte Kälte-Industrie 1894, S. 5. 



Die Lnftkühlang. 



247 



hingen (Zellen) austreten lassen, welche unter sich 
und gegen die Gänge durch verschliefsbare Gitter 
abgegrenzt sind. 

Als Beispiel eines 
in der Praxis bewährten 
Röhrenkühlers , und 
zwar mit direkter Ver- 
dampfung geben wir 
in Fig. 164 bis 166 den 
von der Maschinen- 
fabrik »Humboldtf 
ausgeführten wieder, 
der aus zwei durch 
einen Kanal getrennten 
Rohrkanunern besteht, 
von denen immer nur 
eine von dem ver- 
dampfenden Kälte- 
träger (diesmal Am- 
moniak] durchströmt 
wird, während die aus 
dem Kühlraum kom- 
mende Luft zunächst 
infolge ihrer hohen 
Temperatur die Be- 
reifung der Rohre in 
der andern Kammer 
abtaut, hierdurch schon 
vorgekühlt in den 
Zwischenkanal und 
schliefslich zur inten- 
siven Abkühlung und Trocknung in die zweite Rohr- 
kammer eintritt. Sind die Rohre in dieser nach 
einigen Stunden bereift, so wird das Ammoniak von 
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denselben abgesperrt und den Rohrsystemen der 
andern Kammer zugeleitet, sowie der Luftstrom 
selbst durch in Fig. 165 erkennbare Klappen um- 
geschaltet. Die Bewegung der Klappen erfolgt 
durch eine mit Handrad versehene Schraubenspindel 
auf der Decke des Apparates. Beides ist in 
Fig. 164 und 166 angedeutet. 

34. Die Salzwasserluftkttliler, zu denen wir 
nunmehr übergehen, arbeiten, wie schon die zuletzt 
besprochenen Apparate, ausschliefslich mit künst- 
lichem Luftumlauf. Sie zerfallen in Beri-ese- 




Fig. 166. 

lungskühler, in welchen die abzukühlende Luft 
in festen oder beweglichen, von der Salzlösung 
berieselten, bezw. benetzten Oberflächen hingeführt 
wird, und in Regenkühler, in denen die Luft 
bei ihrem Durchgang einem mehr oder weniger fein 
verteilten Regen der abgekühlten Salzlösung aus- 
gesetzt ist. 

Natürlich darf das in der Soole enthaltene Salz 
nicht mit riechenden Stoffen, wie z. B. Petroleum 
oder Naphtha denaturiert sein. Es wird deshalb auch 
für solche Zwecke von den Zollbehörden ohne Auf- 
schlag in reinem Zustande zugelassen, so dafs es 
nicht nötig ist, zu Mischungen zu greifen, welche 
durch unkontrollierbare Zusätze denaturiert sind 
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und häufig genug durch Schlammansatz den Wärme 
durchgang der Verdampferrohre stören. 

Die ßerieselungs- 
kühler mit festen Ober- 
flächen unterscheiden 
sich in ihrer Anordnung 
nicht von den sog. Ver- 
dunstungskondensatoren 
der Dampf- und Kühl- 
maschinen. (Siehe § 23.) 
Sie bestehen aus einer 
Reihe horizontal hin- und 
hergeführter , vertikale 
Wände bildender Rohr- 
systeme, in welchen der 
Kälteträger verdampft, 
während an der Aufsenfläche die Salzlösung herab- 
rieselt, die ihrerseits von der daran hinstreichenden 




Flg, IfiT. 




Fig. 168. 

Luft Wärme und Feuchtigkeit aufnimmt. Das Ganze 
ist in eine mit dem Zuluft- und Abluftkanal 
verbundene Kammer eingebaut. Die herabrieselnde 
Salzlösung sammelt sich in einem Tropfbassin an und 
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wird alsdann durchPumpenwiederiu dieüberden Rohr- 
systemen angebrachten Verteilungsrinnen gefördert. 

Da bei dieser 
Anordnung ein Ver- 
spritzen der Salz- 
lösung und damit 
ein Fortreissen von 
Tropfen derselben 
durch die Luft 
nicht gut verhindert 
werden kann , so 
läfst man neuer- 
dings die vorher im 
Verdampfen abge- 
kühlte Soole lieber 
an senkrecht auf- 
gestellten Well- 
blechen (Fig. 167) 
oder auch auf 
leicht geneigten 
flachen Blechen 
(Fig. 168) herab- 
rieseln , während 
die Luft zwischen 
diesen f»» Flächen 
thunlichst im Ge- 
genstrom geführt 
wird. Im letzteren 
Falle wird die 
Soole am unteren 
Ende der Bleche 
durch Rinnen aufgefangen und seitlich aufserhalb 
des Luftstromes in die unter dem Luftkühler be- 
findliche Tropfschale abgeleitet. 
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Die Berieselungskühler mit beweglichen 
Oberflächen haben in der Form der Lindeschen 
Scheibenkühler eine weite Verbreitmig erlangt 
(Fig. 169). Sie bestehen aus einem mit Salzlösung 
gefüllten Trog, an dessen Boden die Verdampfer- 
rohre liegen, während in 
den oberen Teil eine 
grofse Anzahl von Blech- 
scheiben von 1,2 bis 1,5 m 
Durchm., die in Gruppen 
von 50 bis 80 auf Rota- 
tionsaxen sitzen , ein- 
tauchen. Durch Schnur- 
läufe werden, je nach 
dem Umfang des Be- 
triebes , einzelne dieser 
Axen bezw. alle in lang- 
same Umdrehung (5 bis 8 
pro Minute) versetzt, so 
dals die auf ca. ^/g Durch- 
messer eintauchenden 
Blechscheiben sich immer 
von neuem benetzen und 
mittels der an ihrer her- 
ausragenden Oberfläche haftenden Salzlösungsschicht 
der daran hinstreichenden Luft Wärme und Feuchtig- 
keit entziehen. Da in diesen Apparaten neben den 
Schnurtrieben für die Scheiben noch ein Rührwerk 
zur Bewegung der Salzlösung im Troge notwendig 
ist, so erscheinen sie etwas verwickelter, als die oben 
genannten Berieselungskühler, haben sich aber trotz- 
dem in der Praxis recht gut bewährt.^) 

>) Der Arbeitsverbrauch solcher Luftkühler gröfster 
Anordnung ergibt sich nach bisherigen Erfahrungen zu rund 




Fig. 170. 
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Dies gilt nicht in gleichem Mafse von den 
Regen kühlem, von denen wir in Fig. 170 eine 
schematische Skizze geben. Dieselben gewähren 
allerdings den Vorzug, dafs in ihnen sehr leicht ein 
Gegenstrom einerseits zwischen der unten ein- und 
oben austretenden Luft und andererseits der oben 
einströmenden, in Kaskaden abwärts fliefsenden Salz- 
lösung hergestellt werden kann. Streng genommen, 
wirken diese Apparate auch teilweise dadurch, dafs 
die Luft auf ihrem mannigfach gewundenen Wege 







1^ 
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Fig. 171. 



mit der trockenen Unterfläche der Salzwasserschalen 
in Berührung kommt. Der oftmalige, im Interesse 
einer gleichmäfsigen Kühlung und Trocknung der 
Luft liegende Richtungswechsel des Luftstromes ver- 
ursacht übrigens insbesondere beim Durchströmen 
mehrerer Apparate erhebliche Bewegungswiderstände 
und damit eine beträchtliche Ventilatorenarbeit, 
deren ungünstigen Einflufs auf die Kälteleistung wir 
schon hervorgehoben haben. Aus diesem Grunde 
hat man in neueren Apparaten wenigstens die 
Richtungsänderungen der Luft dadurch vermieden, 
dafs man nach Fig. 171 eine Reihe von Kaskaden 
hintereinander stellte, durch welche die Luft hin- 



0,1 PS. pro 1000 cbm ßtündliche Luftzirkulation mit einer 
TemperaturerniedriguDg von -|-4 auf — 6° C. 
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durchdringen mufs. Das auch hierbei nicht sehen 
auftretende Mitreifsen von Salzwasser in den Kühl- 
raum kann nur durch ein Auffangen des Wassers 
an Flächen vermieden werden, welche im Druck- 
kanal angebracht und mit Rinnen zur Ableitung der 
abgeschiedenen Soole versehen sind. Die zur fort- 
währenden Hebung der Salzlösung nötige Pumpen- 
arbeit kommt bei allen diesen Apparaten gegenüber 
der Betriebsarbeit für den Ventilator kaum in Be- 
tracht; dagegen ist zu beachten, dals diese Vor- 
richtungen noch die Existenz eines besonderen Salz- 
wasserkühlers (Verdampfers) voraussetzen, welchen 
die Soole vorher passieren muls. 

35. Der Kältebedarf der Luftkühlung hängt 
einesteils von den in den Kühlräumen unterge- 
brachten Gegenständen, welche zunächst auf die 
Temperatur der Räume abzukühlen und eventuell 
oberflächhch zu trocknen sind, ab. Andernteils 
wird derselbe bestimmt durch die von aufsen in 
die Kühlräume durch Leitung und Strahlung ein- 
dringende Wärme, welche durch die Luftkühlung 
am Vordringen bis zu den aufgestapelten Waren 
mögüchst verhindert werden mufs. Eine dritte 
Wärmequelle bildet die von aufsen eintretende Luft 
mit ihrer höheren Temperatur; dieselbe gelangt in 
den Kühlraum entweder durch den zeitweilig not- 
wendigen Luftwechsel , durch Undichtheiten der 
Wände, Fenster und Thüren, insbesondere aber 
durch das teilweise zum Ein- und Ausbringen von 
Waren unvermeidliche, teils aber auch unvorsichtige 
OfEenlassen der letzteren. Diesem Übelstande be- 
gegnet man einerseits durch eine strenge Platz- 
ordnung/) andererseits dadurch, dafs die Thüren 

») Zeitschr. für Kälte-Industrie 1896, Heft 1, S. 4. 
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stets erst in einen Vorraum führen, dessen nach 
aufsen gehende Thüren niemals gleichzeitig mit 
den Kühlraumthüren geöffnet werden dürfen. Die 
Undichtheiten selbst sucht man durch sorgfältige 
Verstopfung aller Spalten an Thüren und Fenstern 
(welch letztere niemals geöffnet werden und min- 
destens aus doppelten Glasscheiben bestehen sollen) 
unschädlich zu machen; die Thüren selbst drückt 
man nicht unmittelbar, sondern erst durch eine auf- 
genagelte Filzlage an die Pfosten an. Eine vierte 
Wärmequelle entsteht endlich durch die Beleuchtung 
der Räume und den Aufenthalt von Menschen in 
denselben. 

a) Die den in den Kühlraum eingebrachten 
Waren zu entziehende Wärme ergibt sich 
einfach aus dem Gewicht ihrer durchschnitthchen 
spezifischen Wärme und der Differenz zwischen 
ihrer ursprünglichen und der Kühlraumtemperatur. 
Bei Fleisch und anderen stark wasserhaltigen Stoffen 
schwankt die spezifische Wärme zwischen 0,7 u. 0,8, 
kommt also derjenigen des Wassers ziemlich nahe; 
die an der Oberfläche solcher Körper sofort nach 
dem Einbringen beginnende starke Verdunstung^) 



^) Es ist diese Erscheinung die Ursache für die von 
den Fleischern so gefürchtete Gewichtsabnahme des Fleisches. 
Schlachthofdirektor Goltz in Köln a. Rh. (früher in Halle) 
fand, dafs bei +4^0. nach 8 Tagen 

*'4 Bulle . . . von 71,0 kg Gewicht verloren hatte 3,5 kg, 
^2 Schwein . . > 44,5 > > » > 1,5 > 

1 Kalb ... > 38,0 » > » > 3,5 > 

1 Hammel . . > 35,5 > » » > 1,5 > 

während bei warmer trockner Aufsenluft die Verluste sich 
relativ noch etwas höher stellten. In der Gefrieranlage des 
kgl. Proviantamtes zu Thorn stellte Dr. Grafs mann fest, 
dafs bei einer Lufttemperatur von — 0,5 bis — 3,5® C. 
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trägt zu rascheren Temperaturabnahme nicht un- 
wesentlich bei, ist aber für den Kältebedarf nicht 
mit zu berücksichtigen, da der entstandene Dampf 
im Luftkühlapparate wieder niedergeschlagen werden 
muls. Dagegen verteilt sich die ganze Abkühlung 
der eingebrachten Waren auf eine längere Zeit 
(nach Z schocke^) erfordert in einem Räume, dessen 
Temperatur zwischen +6° und +8° schwankte, 
die Abkühlung eines Rinderviertels von +30® auf 
+ 3® rund 40 Stunden), so dafs man auf 1 Stunde 
nur einen Bruchteil zu rechnen hat. Werden die 
Waren täglich nur einmal eingebracht, bezw. ent- 
fernt, so wird man angenähert auf einen Beharrungs- 
zustand rechnen dürfen, wenn man die Abkühlung einer 
jeden Beschickung auf 24 Stunden verteilt. Diese 
Beschickung wird z. B. bei Kühlhäusern, die mit 
öffentlichen Schlachthäusern verbunden sind, rund 
ein halb bis zwei Drittel der gesamten Fassung er- 
reichen, wobei man die (Jröfse des Raumes so be- 
naifst, dafs bei einer Höhe von rund 3,5 m auf 
1 qm Grundfläche 100 bis 120 kg Fleisch kommen.^) 
Werden z. B. in einem Fleisclikühlraum, dessen 
Temperatur + 4<» C. betragen möge, täglich 50000 kg 

nach 4 bezw. 9 Monaten 
RindfleiBch . . . 8,8% > 17,8 «/o 
Schweinefleisch . 7,4 > > 12,8 > 
Hammelfleisch . . 11,5 > > 23,4 > 
Beines Gewichtes verlor. Näheres hierüber Hiebe bei 
Dr. Schwarz, »Bau, Einrichtung und Betrieb von öffent- 
lichen Schlachthöfen«. Berlin 1894. S. 87. 

Deutsche Tierärztl. Wochenschr. IV No. 29, siehe 
auch Zeitschr. f. Kälte-Industrie 1897, S. 17. 

•) Eine zu grofse Höhe rächt sich immer durch grofse 
KUteverschwendung, und die Unmöglichkeit, eine gleich- 
mäbige Temperatur aufrecht zu erhalten. 

Lorenx, Neuere Küblmasohineii. 3. Aufl. 17 
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eingebracht mit -f 28° C, so müssen dieser Menge 
bei einer spez. Wärme von 0,8 stündlich 40000 Cal. 
entzogen werden, um sie in einem Tage auf die 
Hallentemperatur zu bringen. 

In der Bierbrauerei dagegen gelangt die Würze 
infolge der Einwirkung der Bierkühler bekanntlich 
schon nahe der Gärkellertemperatur (4 bis 8^ im 
Mittel 6° C.) in diesen, sodafs für ihre Abkühlung 
nur wenig einzusetzen ist, während sie nach ihrer 
Überführung in den Lagerkeller, auf dessen Tem- 
peratur (1 bis 2», im Mittel 1,5 « C.) abgekühlt 
werden mufs. 

b) Die in den Räum durch Leitung und 
Strahlung eindringende Wärme ist einerseits 
von der TemperaturdifEerenz zwischen Innen- und 
Aufsenluft, anderseits von der Beschaffenheit der 
Umfassungs wände abhängig.^) Von gröfster Be- 
deutung ist die vollständige Trockenheit der Wände 
und des Fufsbodens, da bei etwaigem Eindringen 
von Grundwasser oder Durchnässen der Wände so- 
fort ganz enorme Kälteverluste entstehen, abgesehen 
von der in solchem Falle immer sehr schlechten 
(dumpfigen) Beschaffenheit der Innenluft. Liegt 
daher der Kühlraum ganz oder nur teilweise im 
Bereiche des Grundwassers, so müssen sowohl der 
Boden, wie auch die Wände auf der Aufsenseite 
durch einen vollkommen wasserdichten Asphalt- 
pechüberzug geschützt werden. Hierbei ist in- 
dessen zu beachten, dafs der Geruch des Asphaltes 
vor dem Einbringen der Waren vollständig ver- 
schwunden sein mufs, da diese sonst leicht darunter 



*) Siehe hierüber: Fischer, Studien über die industrielle 
Verwertung von Kälte. Civilingenieur XXXVm Heft 4. 
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leiden.^) Im übrigen empfiehlt es sich, den Fufs- 
bodenbelag (Asphalt, Beton, weniger gut KHnker- 
platten) auf einer 0,4 bis 0,5 m dicken Isolier- 
schicht von Koks- oder Holzasche zu verlegen, 
welche ihrerseits gegen das Eindringen von Feuchtig- 
keit auf einer Betonschicht von 0,1 bis 0,2 m 
Dicke ruht. Der ganze Boden ist so anzulegen, dafs 
durchweg an zugänglichen Stellen (den Gängen) 
Wasserrinnen mit Gefälle vorhanden sind. 

Die Wände werden mit einfacher oder doppelter 
Isolierschicht von je 0,12 bis 0,14 m Dicke aufge- 
führt, innen häufig aus porösen oder hohlen Ziegeln. 
Die Isolierschichten lasse man niemals leer, da sich 
alsdann in ihnen eine Luftcirkulation einstellt, 
welche den Wärmeaustausch begünstigt. Als Fül- 
lung haben sich Asche, Korkabfälle, Kiesel- 
guhr, Kreidepulver, Blätterholzkohle 
(etwas teuer), loser Bimsstein und Torfmull 
gut bewährt, weniger dagegen Sägespäne, die 
wenigstens mit Kieseiguhr oder Torfmull gemischt 
sein müssen. 

Sogenannte Schlackenwolle sollte wegen 
des sich bei ihrer unvermeidlichen teil weisen Zer- 
setzung entstehenden Schwefelwasserstoffes grund- 
sätzlich ausgeschlossen sein. 

Von grofser Wichtigkeit, weniger allerdings für 
die Isolierung, als für die Reinheit der Luft und 
damit die Konservierung der Waren hat sich die 
innere Bekleidung der Wände erwiesen. Nach 
Untersuchungen Dr. Popp 's^) ist ein Cementverputz 

*) Schlachthof direkter Hess (Straubing) rät daher von 
Asphalt und allen getheerten Stoffen zu diesem Zwecke ab 
(Bayer. Industrie- u. Gewerbebl. 1899, S. 199). 

•) Zeitschr. f. Kälte- Industrie 1897, S. 4. 

17* 
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für Kühlräume durchaus ungeeignet, da er für Mikro- 
organismen einen guten Nährboden abgibt; statt 
dessen empfiehlt sich ein glatter, heller, wasser- 
undurchlässiger Anstrich (z. B. Porzellan-Emailfarbe), 
der indessen erst dann aufgetragen werden darf, wenn 
die Wände schon vollkommen ausgetrocknet sind. 

Werden die Decken zwischen Trägem gewölbt, 
so wird bisweilen die Isolierung in ähnlicher Weise, 
wie bei den Wänden zwischen doppelter Wölbung 
untergebracht, meistens indessen begnügt man sich 
der Billigkeit halber mit einfachem Gewölbe, even- 
tuell Beton- oder Monierwölbung und Auftragen 
einer Aschen- oder Torfmullschicht von 0,3 bis 
0,5 m Dicke. 

Fenster und Oberlichte^), welche aus- 
nahmslos doppelt sein sollen, dürfen niemals auf 
der Sonnenseite (Süden und Westen) angebracht 
werden, ebensowenig die Zugänge. Die letzteren 
sind mit doppel wandigen, eine Isolierschicht ent- 
haltenden Thüren dicht zu verschliefsen. Auto- 
matische Thürschliefser sind in hohem Grade zu 
empfehlen. 

Besondere Sorgfalt erfordert die Isolierung von 
Kühlräumen an Bord d%r Schiffe, insbe- 
sondere dann, wenn sie sich infolge ihrer grofsen 
Ausdehnung (bei Fleischtransportdampfem) Iris an 
die Aufsenwaud der Schiffe erstrecken. Da diese 
aus Eisen bezw. Stahlblech besteht und aufsen von 
stark bewegtem Wasser umgeben ist, so sind alle 
Bedingungen für einen intensiven Wärmedurch- 



*) Nach Untersuchungen von Dr. Zsigmondy (Wiede- 
manns Annalen der Physik und Chemie. Neue Folge Bd. XLIX 
S. 531 ff.) lassen grüne Gläser mit ca. 2 ^/^ Eisenoxydul noch 
reichlich Licht, aber fast gar keine Wärme mehr durch. 
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gang gegeben. Um diesen einzuschränken, bedient 
man sich der verschiedensten Mittel, kleidet zu- 
nächst die SchifEswaiid innen mit doppelt gefirnifstem 
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Holz aus, läfst darauf eiue isolierende Luftschicht 
folgen, die manchmal auch mit Sägemehl oder 
Haarfilz ausgefüllt wird und dichtet dann die ganze 
Isolierwand mit mehreren Lagen Papier zu. Die 
vorstehenden Figuren 172 und 173 zeigen die 
Deckenisolation zweier Schiffskühlräume der Dampfer 
>Campania< und »Lucania« der Cunard-Linie, in 
denen die Kühlung durch Salz Wasserrohre be- 
wirkt wird. 

Die Wärmedurchlässigkeit der Wände läfst sich 
nur mit Hilfe von Erfahrungswerten bestimmen, 
welche sich in Calorien auf den stündlichen Wärme- 
durchgang durch 1 qm bei einer Schichtendicke 
von 1 m beziehen und in folgender Tabelle ent- 
halten sind. 

Tabelle XXI. 





Wärme- 


Gewicht 


Material 


durchgang 


von 1 cbm 




Cal. 


kg 


Holzasche .... 


0,060 


_ 


Isolierbims .... 


0,066 


370 


Korkmasse .... 


0,080 


300 


Kreidepulver . . . 


0,090 


1600 


Schlackenwolle . . 


0,101 


— 


Blätterholzkohle . . 


0,118 


160 bis 190 


Kieselguhr (locker) . 


0,136 


250 > 350 


Kork 


0,140 


500 . 600 


Kokspulver .... 


0,160 


350 . 550 


Gipsdielen .... 


0,400 


— 


Ziegelmauerwerk 


0,700 


1470 bis 1700 


Bruchsteinmauer 


1,300 


2400 . 2460 



Mit Hilfe dieser Werte ergibt sich dann <3^^ 
stündliehe Wärmedurchlässigkeit pro 1 q^ 
und 1® Temperaturdifferenz zu beiden Seiten 
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^) einer ^/a Stein starken gewölb- 
ten Ziegeldecke mit 0,5 m 
hoher Beschüttung ... zu 0,2 bis 0,3 Cal. 
^) einer 3 Stein starken Ziegel- 
mauer mit doppelter Isolier- 
schicht von 0,1 m Dicke . zu 0,4 bis 0,6 Cal. 
^) eines Steinplattenfulsbodens auf 
0,5 m dicker Kokeaschen- 
schicht zu 0,5 bis 0,7 Cal. 

Für doppelte Holzthüren mit Isolier- 
^wischenschicht ist die entsprechende Durchlässig- 
iseit 1,5 bis 2 Cal., für einfache Fenster rund 
€ Cal. und Doppelfenster 2,5 bis 3 Cal. 

Für allgemeine Überschlagsrechnungen genügt 
€S, pro 1 qm der Innenwandfläche (einschlielslich 
Decke und Fufsboden) für die obigen Werte 0,8 
bis 1 Cal. anzusetzen. 

Hat z. B. der Ktihlraum eine innere Länge von 
30 m, eine Breite von 16 m bei einer lichten Höhe von 
3,5 m, und sind seine Wände, Decken und Fufsboden 
nach vorstehender Weise ausgeführt, während er 
durch 14 qm seitliche Fenster erleuchtet wird und 
eine doppelwandige Zugangsthür von rund 8 qm be- 
sitzt, so beträgt bei einer Aufsentemperatur von 24®, 
einer Bodentemperatur von 12® und einer Hallen- 
temperatur von 4®, der stündliche Wärmedurchgang 
durch 480 qm Fufsboden 480 • 8 • 0,7 = 2688 Cal. 
» 480 » Decke 480 • 20 • 0,3 = 2880 > 

» 300 » Wandfläche300 • 20 . 0,6 = 3600 » 
^ 14 » Fenster 14-20-3 = 840 > 

» 8 » Thür 8.20-2 = 320 » 

in Summa also 10328 Cal. Um etwaigen Beschä- 
digungen der Isolation, bezw. minderwertiger Aus- 
führung dersoll)en und schlielslicli auch unver- 
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hofften Temperatursteigerungen der Aufsenluft ge- 
recht zu werden, wird man für die Bemessung der 
Kühlanlage diesen Betrag etwa um 50%, d. i. auf 
rund 15000 bis 16000 Cal. erhöhen. 

c) Der Kälteverlust infolge der Lufter- 
neuerung (Ventilation) hängt ebenso, wie die von 
aufsen eindringende Wärme von der Differenz der 
Innen- und Aufsei itemperatur ab, weiterhin von der 
Häufigkeit des Luftwechsels und schliefsUch vom 
P'euchtigkeitsgehalte der Iimen- und Aufsenluft. 
Räume, in denen leicht verderbliche Nahrungsmittel, 
wie Fleisch, Gemüse, Fische aufbewahrt werden, 
sollten täglich eine 4 bis 6mahge totale Lufter- 
neuerung erfahren, die aber häufig, des damit ver- 
bundenen bedeutenden Kälteverlustes wegen, sehr 
beschränkt, nicht selten ganz unterlassen wird. Die 
Folge ist im letzten Falle immer ein ganz uner- 
träglicher Geruch im Kühlhause, welcher nicht nur 
den AufenthaH in demselben sehr erschwert, sondern 
sich auch bald den darin befindlichen Waren mit- 
teilt und dieselben mehr oder weniger entwertet. 
Bei Anwendung künstlicher Luftcirkulation bietet 
die Entfernung beliebiger Luftmengon aus der Halle 
keine Schwierigkeit, da man im "Räume selbst stets 
durch die Ventilatoren des Luftkühlapparates einen 
kleinen Überdruck gegen die Aufsenluft herstellen 
kann. Die Einführung frischer Luft erfordert dann 
allerdings die Anwendung einer besonderen Venti- 
lators, der aber auch erlaubt, die Frischluft an dör 
geeignetsten Stelle, d. h. unmittelbar in den Luft- 
kühlapparat einzuführen, während die verbrauchte, 
kurz vor demselben aus der Saugleitung entweicht. 
Das planlose Anbringen von Luftlöchern oder 
Kaminen im Kühlraume ist jedenfalls inamer zu 
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verwerfen, da hierbei eine Koiitrollo der Luft- 
erneuerung kaum möglich und der Einflufs der 
wechselnden Wmdrichtung ein ziemlich grofser ist. 

Um den Beharrungszustand im Kühl- 
hause möglichst aufrecht zu erhalten, 
sollte die Lufterneuerung grundsätzlich 
eine kontinuierliche sein, was eine Regulierung 
derselben durch Klappen oder Schieber ja nicht 
ausschliefst. 

Für die Berechnung des Kälteverlustes durch 
Luftemeuerung gehen wir wieder von dem obigen 
Beispiel aus, wo ein Kühlraum von 480 • 3,5 = 
1610 cbm Inhalt angenommen war, der zur Auf- 
nahme von 50000 kg Fleisch genügt. Die aus der 
Halle mit etwa + 4® entweichende Luft enthalte bei 
70% Feuchtigkeit also pro 1 cbm 6,36 • 0,7 = 4,45 g 
Wasserdampf, während die mit 24^ eintretende 
Frischluft einen relativen Feuchtigkeitsgehalt von 
80% besitzt, also absolut 0,8 • 21,57 = 17,27 g pro 
1 cbm mit sich führt. Die Differenz von 17,27—4,45 
= 12,82 g ist mithin jedem neu eingeführten Kubik- 
meter zunächst zu entziehen, was bei einer durch- 
schnittlichen Verdampfungswärme von 0,61 Cal. pro 
1 g einer Wärmeentwicklung von 12,82 0,61 
= 7,820 Cal. entspricht. Bei einem täglich 6 maligen 
Luftwechsel, oder stündlich 402,5 cbm gibt dies für 
unseren Raum einen Kälteaufwand von 402,5 • 7,82 
= 3148 Cal. Aufserdem aber ist die eingeführte 
Luft selbst noch von 24® auf 4® abzukühlen, was 
bei einer spezifischen Wärme von rund 0,31 pro 
Icbm eine stündliche Wänneentziehung von 402,5 • 20 
•0,31 = 2496 Cal. nötig macht. Die gesamte Luft- 
emeuerung erfordert mitliin eine Kälteleistung von 
5644 Cal., also im gegebenen Falle etwa halb so 
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viel, wie die Aufnahme der von aufsen durch die 
Wände dringenden Wärme. 

Diesen Verlust hat man in neuerer Zeit da- 
durch wesentlich herabgezogen, dals man die Abluft 
mit der Frischluft in einen Wärmeaustausch- 
apparat sich im Gegenstrome begegnen liefs, 
wodurch wenigstens der gröfsere Teil der durch 
Temperaturerniedrigung sonst verlorenen Kälte der 
Frischluft mitgeteilt und zu deren Abkühlung so- 
wohl, wie auch zur Verminderung ihres Feuchtig- 
keitsgehaltes wiedergewonnen werden kann. Rechnet 
man in diesem Apparat auf einen Wirkungsgrad 
von etwa 0,5, so würden auf diese Weise rund 
2800 Cal. wieder gewonnen und der Verlust auf 
ebensoviel stündlich beschränkt. Immerhin ist dieser 
Verlust bei ausreichender Ventilation noch grofs 
genug, um auch auf eine Verwertung des geringen 
Dampfgehaltes der Abluft in den gedachten Appa- 
raten, welche einfach aus durch dünnes Blech 
voneinander getrennten Kanälen bestehen, hinzu- 
wirken.^) 

d) Der Verlust durch Öffnen derThüren, 
der durch die schon erwähnte Anordnung einer 
Vorhalle, welche niemals eine unmittelbare Kom- 
munikation der Innen- und Aulsenluft gestattet, sehr 
vermindert wird, läfst sich kaum rechnerisch er- 
mitteln, und mufs durch eine Erhöhung des schliefs- 
lich erhaltenen totalen Kältebedarfs um 5 bis 8% 
berücksichtigt werden. 

e) Ist endlich der Kühlraum, wie z. B. die 
Gär- und Lagerkeller in Brauereien, künstUch zu 
erleuchten und arbeiten Menschen in denselben 



*) Eine derartige Vorrichtung beschreibt R. Stetefeld 
in der Zeitschr. f. Kälte-Industrie 1900, S. 68. 
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längere Zeit, so sind auch dafür entsprechende Be- 
träge einzusetzen. So entwickelt z. B. in der Stunde 

1 arbeitender Mann rund 130 Cal. 

1 Argandbrenner mit 120 1 Gas- 
verbrauch » 900 > 

1 Glühlampe von 16 Kerzen . . > 30—40 » 

1 Stearinkerze » 110 » 

Das elektrische Glühlicht ist hiernach für Kühl- 
räume allen anderen Beleuchtungsarten vorzuziehen, 
wozu sich noch die Annehmlichkeit des Ein- und 
Ausschaltens der Lampen von aulsen gesellt. 

In unserem Beispiel ergibt nunmehr die 
Summierung der einzelnen Beträge, d. h. der Kälte- 



a) zur Temperaturemiedrigung des ein- 
gebrachten Fleisches 40000 Cal. 

b) zur Aufnahme der Wandungswärme 16000 » 

c) zur Luftemeuerung 2800 * 

d) für Verluste durch Öffnen ca. . . 5000 » 

zusammen also stündlich 63800 Cal. 

Wird die Luft dem Räume mit + 4° und 
70 7o Feuchtigkeitsgehalt entnommen, wobei 1 cbm 
4,45 g Wasserdampf enthält, und mit — 4® und 
einem Feuchtigkeitsgrade von 70%, also mit 
3,7 • 0,7 = 2,59 g Wasser pro 1 cbm wieder zurück- 
geleitet, 80 erfordert zunächst die Temperatur- 
emiedrigung um 8^ pro 1 cbm 8 • 0,31 = 2,48 Cal., 
während zur Trocknung noch weitere (4,45 — 2,59) 
•0,61 = 1,13 Cal., in Simima also 3,61 Cal. benötigt 
werden. Lifolgedessen müssen den Luftkühlapparat 
stündUch 63800 : 4,78 = rund 17 700 cbm passieren, 
was einer fast 11 fachen stündlichen Cirkulation 
des Rauminhaltes entspricht. 
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Nunmehr sind wir im stände, die Dimensionen 
der Luftkanäle und die Ventilationsarbeit zu be- 
stimmen. Für eine Geschwindigkeit von 5 m pro 
Sekunde wird der Querschnitt der Hauptkanäle sich zu 

17 700 

= ca. 1 qm 

5 . 3600 

ergeben, der Ventilator aber bei 0,25 PS pro 1000 cbm 
rd. 4,5 PS erfordern. Da nun durch Vernichtung 
von 1 PS rd. 640 Cal. frei und direkt der cirkulieren- 
den Luft zugeführt werden, so mufs die Kälteleistung 
um den Betrag von 4,5 • 640 = 2880 Cal. erhöht 
werden. Der Gesamtbedarf an Kälte für unser Bei- 
spiel stellt sich demnach auf rd. 67000 Cal. 



Kapitel VEI. 

Die Eiserzengnng. 

36. Gesetze der Eiserzeugung. Die Herstellung 
künstlichen Eises, welches seinerseits an Stelle von 
Natureis zu Kühlzwecken Verwendung fand und im 
Hausgebrauche noch findet, bildete den Ausgangs- 
punkt der ganzen künstliehen Kälteerzeugung. 
Nachdem man gelernt hatte, unter Umgehung der 
Eiskühlung die beabsichtigte Wirkung nicht nur 
rationeller, sondern auch besser zu erzielen, trat 
die Eiserzeugung zu gedachtem Zwecke etwas in 
den Hintergrund, um neuerdings durch das ge- 
steigerte Bedürfnis nach Eis in keimfreiem Zustande 
zu Genufszwecken und durch einige industrielle und 
sportliche Verwendungsarten (Gefrierverfahren zur 
Schachtabteufung und künstUche Eisbahnen) wieder 
^ Bedeutung zu gewinnen. Handelt es sich um 
die Erzeugung von Eisblöcken oderEisplatten, 
Welche an anderen Orten zur Abkühlung oder zum 
Genüsse dienen sollen, so ist die Herstellung 
Wesentheh durch die Leichtigkeit des Ausbringens 
des Eises aus dem Erzeugungsapparate, dem soge- 
nannten Generator, bedingt; in anderen Fällen, 
Wo das Eis an Ort und Stelle dauernd wirken soll, 
feilt diese Bedingung fort, und die Eiserzeugung 
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wird nach Erzielung des Beharrungszustandes auf 
den Ersatz des dort verbrauchten Eises beschränkt. 
Auch spielt in letzterem Falle die Reinheit des 
Produktes keine Rolle, während sie im ersteren 
speziell für Genufszwecke besondere Vorrichtungen 
erheischt. 

Das ökonomische Ergebnis hängt nun in allen 
Fällen zunächst von der Temperatur des in Eis zu 
verwandelnden Wassers, weiterhin von derjenigen 
Temperatur, auf welche das Eis selbst nach seiner 
Bildung abzukühlen ist, und schliefslich von gewissen 
Verlusten ab. Da die Eisbildung selbst praktisch 
immer unter atmosphärischem Druck und daher 
bei 0® erfolgt^), so ist für je 1 kg immer dieselbe 
Wärmemenge von 80 Cal. zu entziehen. Hat also 
das Wasser eine ursprüngliche Temperatur von 
+ 10®, und ist das Eis, dessen spezifische Wärme 
0,5 beträgt, noch auf — 5® abzukühlen, so beträgt 



^) Eine Ausnahme bildet hiervon allein die Eiserzeugung 
durch die schon im Eingang des zweiten Kapitels besproche- 
nen W^asserdampfkühlmaschinen, bei denen das frische, 
schon möglichst kalte Zusatzwasser in feiner Verteilung gerade 
in solchem Mafse einzuführen ist, dafs ein Teil (ca. ein Achtel), 
im Vakuum verdampft, während der Best (sieben Achtel) 
sich in dünnen Schichten an den Wänden des Gefäfses 
(Eiszelle) ansetzend, gefriert. Dieses Verfahren verspricht, 
da ohne Zwischenmedium durchführbar, vom theoretischen 
Standpunkte die höchste Ausbeute, indem, wie sich aus unserer 
Tab. IV ergibt, auf 1 ind. Pferdestärke der Wasserdampfkühl- 
maschine rund 5028 Oal. entfallen, so dafs man hiermit nahezu 
50 kg Eis von — 10® zu erzeugen im stände wäre. Leider 
tritt hierzu noch die nicht berücksichtigte Arbeit der Luft- 
pumpe und einiger Nebenapparate, welche das Ergebnis un- 
günstig beeinflussen. Da jedoch das auf diese Weise erhaltene 
Eis von sehr dichter und klarer Beschaffenheit ist, so wäre 
eine weitere Ausbildung der Methode wohl am Platze. 
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der Kälteaufwand für diese Leistung theoretisch 
10 + 80 + 0,5.6 = 93 Cal. Bei Wasser von + lö^ 
und einer Eistemperatur von — 10" steigt dieser 
Betrag auf rund 100 Cal. an. 

Die oben erwähnten Verhiste wachsen nun für 
die Block- und Platteneisfabrikation, wie 
ohne weiteres einleuchtend sein dürfte, mit dem- 
jenigen Teile der Oberfläche des Wassers und späteren 
Eiskörpers, welcher der Strahlung und Leitung von 
aulsen ausgesetzt ist, sowie mit der Zeit, welche 
der Abkühlungs- und Gefrierprozefs beansprucht. 
Diese Zeitdauer aber wird um so kürzer ausfallen, 
jegröfserdieder Kälte wirk ungausgesetzte 
Oberfläche des Eiskörpers im Verhältnis 
zum Volumen desselben ist. Dieses Verhältnis 
sollte also so grofs wie möglich gewählt, d. h. die 
Eisblöcke recht dünn und flach gebildet worden, 
wodurch ein rasches Durchfrieren bei äufserer 
Kälteeinwirkung erreicht wird, (leht man jedoch 
hiermit zu weit, so werden die beim Loslösen 
(welches, wie wir später sehen werden, durch 
Abtauen erfolgt) und beim Transport unvormeid- 
Kchen Schmelzverluste, welche bei Blöcken von 
25 kg 6 — 8^/o, bei solchen von 12,5 kg schon 
9—12% betragen, sehr bedeutend, so dafs es sich 
empfiehlt, mäCsige Grenzen einzuhalten. In der 
Praxis haben sich, wenn man das Volumen der Blöcke 
in Cubikmetem, die der Kältewirkung ausgesetzte 
Oberfläche dagegen in Quadratmetern ausdrückt, 
Verhältnisse der letzteren zum ersteren zwischen 
29 und 36 als zweckents{)rechend erwiesen^), wobei 
dann die Gefrierdauer eines Blockes unter gleichen 

*) Diese für die Dimensionierung von Eisgencratoren 
wichtigen Zahlen hat Prof. Fischer (Dresden) nach bewährten 
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Temperaturverhältnissen ungefähr mit seinem Inhalte 
wächst. So werden z. B. Blöcke von 25 kg Gewicht 
bei einer Oberfläche von 0,08 qm etwa 30 Stunden, 
solche von 12,5 kg mit 0,04 qm Oberfläche dagegen 
nur 12 bis 15 Stunden zu ihrer Bildung erfordern, 
was bei einem Kälteaufwand von 100 Cal. pro 1 kg 
einem mittleren stündlichen Wärmedurchgang durch 
1 qm Oberfläche von ebenfalls rund 100 Cal. ent- 
spricht. Hierbei ist vorausgesetzt, dals das dünn- 
wandige metallene Gefriergefäfs (Eiszelle) aufsen 
von einer als Kältevermittler dienenden Salzlösung 
umspült wird. 

Der ganze Vorgang vollzieht sich hierbei stets 
so, dafs in kurzer Zeit unter Einstellung einer leb- 
haften natürlichen Strömung im Gefriergefäfs das 
Wasser sich zunächst auf 0® abkühlt, und dann erst 
rasch, später immer langsamer die Erstarrung der 
nun ruhenden Masse in Schichten von aulsen nach 
innen erfolgt, wobei die Temperatur der äufseren 
schon gefrornen Schichten nach und nach immer 
mehr sinkt, während der innere noch flüssige Kern 
bis zum Erstarren auf 0^ stehen bleibt. Dadurch 
erklärt sich auch die relativ lange Gefrierdauer 
dickerer Blöcke. 

Noch ungünstiger stellen sich diese Werte bei 
der Herstellung von Eisplatten, welche man all- 
gemein im Wasserbade durch Anfrieren an beiden 
Seiten eingesetzter Kühlflächen von sehr grofsen 
Dimensionen sich bilden läfst, und zwar in Dicken 
von 0,2 bis 0,35 m. Das Verhältnis der der Kälte- 
wirkung ausgesetzten Oberfläche zum Totalvolumen 
kann daher bei parallelepipedischer Gestalt der 

Ausführungen berechnet und in seiner schon angeführten 
inhaltreichen Abhandlung im »Civilingenieur« veröffentlicht. 
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Platten nicht grölser als 2,9 bis 3,3 werden, weil 
nur eine Seitenfläche als wirksam anzunehen ist. 
Vergleicht man dies mit dem entsprechenden, 
10 mal gröfseren Verhältnis bei der Erzeugung von 
Eisblöcken gleicher Dicke (also von ca. 25 kg 
Gewicht), so darf man eine ungefähr 10 fache 
Gefrierdauer der Platten erwarten, die sich denn 
auch praktisch auf 10 bis 12 Tage erstreckt. Die 
Folge davon ist, dafs die Eisgeneratoren für Platten- 
eisfabrikation für gleiche tägliche Leistung gegen- 
über denen für Blockeiserzeugung ganz enorme 
Dimensionen annehmen und entsprechend hohe 
Anlagekosten erfordern. 

Die Eiserzeugung erfolgt, wie schon bemerkt, 
im allgemeinen durch Vermittlung einer Salzlösung, 
welche dem Wasser Wärme entzieht und sie an die 
Verdampferspiralen einer Kühlmaschine abgibt. Der 
Arbeits verbrauch der letzteren ist aber um so 
grölser, je tiefer die Verdampfertemperatur sinken 
mufs, um das gebildete Eis abzukühlen. Soll z. B. 
Eis von — 5® gebildet werden, so muls in den Ver- 
dampferspiralen eine Temperatur von ca. — 10^ 
herrschen, während man für die vorausgehende 
Abkühlung des Wassers selbst etwa von +10® auf 
0® mit einer Verdampfertemperatur von — 2 bis 
— 3° vollkommen ausreichen würde. Aus diesem 
Grunde erscheint es, wenigstens für grofse Eisfabriken, 
zweckmäfsig, die Abkühlung des Wassers 
vollkommen vonderEisbildung zu trennen, 
d. h. sie durch eine besondere, kleinere Maschine 
vor der Füllung der Gefriergefälse vollziehen zu 
lassen. Speziell im Brauereibetriebe hat man dies 
einfach durch Entnahme des Füllungswassers aus 
dem Süfswasserkühler in der Hand, vorausgesetzt, 

Lorens, Neuere Kühlmaschinen. 3. Aufl. 18 
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dafs dieser von einer besonderen Kühlmaschine 
bedient wird. Eine örtliche Trennung der Abkühlung 
des gebildeten Eises von der Eiserzeugung selbst ist 
dagegen immer unthunhch, weil die eventuell zu 
erwartende, immer sehr unbedeutende Arbeits- 
erspamis reichlich durch die Verluste, welche mit 
doppeltem Ausheben und dem Transport verbunden 
sind, aufgewogen wird. 

Die Erzeugung von Blockeis erfordert unter 
diesen Verhältnissen (d. h. Salzwasser als Kälte- 
vermittler vorausgesetzt) eine Verdampfertemperatur 
von — 10® bis — 15®; bei der Platteneisfabrikation 
geht man zur Beschleunigung des Gefrierprozesses 
bisweilen auf — 20® herab, selbstverständlich auf 
Kosten des Arbeitsaufwandes. Zur vollständigen 
Bestimmung des letzteren für eine gegebene Eis- 
lieferung ist noch die Berücksichtigung eines 
weiteren Verlustes notwendig, der nur bei der 
Blockeiserzeugung durch das Einbringen der 
Zellen und ihrer Tragrahmen mit der Temperatur 
des Wassers und ihre nachträgliche Abkühlung 
auf die Eistemperatur hervorgerufen wird. Diese 
Zellen bestehen stets aus oben offenen Gefäfsen 
von gefalztem, verzinktem Blech in Längen von 
0,6 bis 1,1 m mit rechteckigem Querschnitt: ihr 
Gewicht beträgt für eine Füllung von 12,5 kg 
ca. 10 kg, für eine solche von 25 kg ca. 17 kg, 
während der Rahmen im ersten Falle auf 1 Zelle 
bezogen mit 1,5 kg, im letzteren etwa mit 1 kg in 
Rechnung zu stellen ist. Die spezifische Wärme 
des Zellen- und Rahmenmaterials ist im Mittel 
0,12. Für Platteneis, welches meist von der Kühl- 
fläche abgesägt roh aus dem Generator gehoben 
wird, kommen derartige Verluste nicht in Frage. 
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Somit ergeben sich für die Erzeugung von netto 
lOOOkg Eis von — 6° pro Stunde aus Wasser von 
+ 15® etwa folgende Werte: 



Tabelle XXII. 



Form der Eiskörper . . . 


Blockois 


Platteneis 


Gewicht der EiskOrper .kg 


12,r. 


25 


2000-2500 


y 9 Zellen und Rah- 








men pro 1000 kg Eis ca. kg 


920 


720 


— 


Kälteleistung zur Ahkühlung 








xmd Eisbildung . . Cal. 


98 000 


98 000 


98 000 


K&lteleistnng z. Ausgleichung 








des Schmelzverlustes Cal. 


11760 


7 840 


2 0(H) 


K&lteleistung zur Abkühlung 








der Zellen und Rahmen . 


2 650 


2 070 


— 


Kälteleistung zur Aufhebung 








der Wärmezufuhr von 








auTsen») 5, 7,5 und 10 7o 








Cal. 


4iK)0 


7 350 


9 800 


Totaler Kältebedarf für 








lOOOkg Eis netto . Cal. 


117 910 


115 2<>0 


109 800 



Der K&Iteaufwand schwankt hiernach mit der 
Form der Eiskörper nur unerheblich, so dals wir für 
gröfsere Anlagen denselben pro 1 kg Eis auf rund 
120 Cal., bei kleineren infolge der relativ höheren 
Verluste auf 130 Cal. anschlagen dürfen. Rechnet 

Über diesen Betrag liegen die wenigsten Krfahrungs- 
reanltate vor, auch schwankt derHelbo mitunter bei ein und 
derselben Anlage nicht unbeträchtlich, siehe hierüber : (i u 1 e r • 
math und Salomon, Versuche an einer Pictetschen Eis- 
maschinenanlage, Zeitschr. des Vereins d. Ingenieure 1889. 

Der obige Wert von 10 7o für Platteneis ist nur als 
Schätzung aufzufassen und dürfte angesicr^s der grofsen 
Dimensionen der Generatoren oft überschrittezi werden. 

18 • 
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man im Durchschnitt 4000 Cal. auf 1 ind. Kom- 
pressorpferd und einschliefslich der Rührwerks- und 
Pumpenarbeiten 2500 Cal. auf 1 effekt. Pferdekraft, 
so ergibt sich für erstere die MögHchkeit einer stünd- 
lichen Eiserzeugung von 31 bis 33, für die effektive 
Pferdestärke dagegen von 19 bis 21 kg Eis unter 
normalen Betriebs Verhältnissen. 

Der Arbeitsaufwand zum Ausbringen 
des Eises ergibt sich aus der Überlegung, dafs 
die Zellen samt Rahmen durchschnittlich 1,5 m 
hoch einmal aus dem Generator und dann aus dem 
Auftaugefäfs zu heben sind. Rechnet man auf 
1000 kg Eis ein Zellen- und Rahmengewicht von 
rund 900 kg, so ergibt dies eine effektive Leistung 
von 2 • 1.5 • 1900 = 5700 mkg, die sich bei der Ver- 
wendung von Flaschenzügen auf mindestens das 
Doppelte, also auf 11400 mkg erhöht. Hierzu tritt 
noch die Arbeit zum Hin- und Herschieben der 
Zellenrahmen und der Laufkatze, zum Aufdecken 
der Bohlendeckel des Generators, Einrücken der 
Füll- und Kippvorrichtung mit ca. 1000 mkg, so dafs 
im ganzen 12400 kg durch Handarbeit noch zu 
bewältigen sind. Dies entspricht ungefähr der stünd- 
lichen Durchschnittsleistung eines kräftigen Arbeiters, 
der mithin durch die Bedienung eines Generators 
von 1000 kg stündlicher Leistung allem vollständig 
belastet wäre. Soll demnach der Maschinist der 
Kühlmaschine den Eisgenerator mitbedienen, so ist 
dies ohne die erstere zu vernachlässigen nur mit 
von der Transmission angetriebenen Laufkatzen und 
Aufzugsvorrichtungen (siehe unten) möglich. 

37. Die Apparate zur Eiserzeagang sind fast 
ausnahmslos mit dem Verdampfer der Kühlmaschine 
vereinigt und zwar meist auch dann, wenn die Eis- 
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fabrikation nur einen Teil der erzeugten Kälte, wie 
im Brauereibetriebe, beansprucht. Der sogenannte 
Eisgenerator dient in solchem Falle zugleich als 
Salzwasserkühler, wobei die tiefste Temperatur der 
Salzlösung sofort zur Eiserzeugung ausgenutzt wird. 
Handelt es sich um die Produktion grölserer Eis- 
mengen, so ist diese Vereinigung nicht sehr öko- 
nomisch, weil hierbei die gesamte Salzlösung, welche 
sonst etwa mit — 5 bis 6® hinreichend abgekühlt wäre, 
nahezu auf — 8® gebracht werden mufs, wodurch 
sich der Arbeitsaufwand nicht unbeträchtlich erhöht. 
In Fig. 174 und 175 ist eine Anlage für Block- 
eisfabrikation in ihrer einfachsten Form nach 
Lindescher Ausführung dargestellt. .1 ist der Kom- 
pressor, B die Autriebmaschine, DD die nach dem 
Kondensator K führende Druckleitung, li das in 
der Zwischenleitung CC befindliche Regulierventil 
und O der die Verdampferrohre enthaltende Kis- 
generator, ein mit starker Isolierschicht umkleideter 
Eisenkasten, welcher oben durch starke Bohlen ab- 
gedeckt ist. In Fig. 175 ist der Bohlenbelag am vor- 
deren und hinteren Ende des Generators abgehoben 
gedacht, so dafs die in ihren Trugrahmen hängenden 
Eiszellen z sichtbar werden. Die Rahmen besitzen 
an ihren Enden Haken, an welchen sie durch einen 
Laufkrahn L ausgehoben, seitlich fortbewegt und 
niedergelassen werden können. Ist eine Zellenreihe 
durchgefroren, so wird sie nach Lüftung des darüber 
befindlichen Bohlenbelages ausgehoben, über das am 
einen Stimende befindliche, mit lauwarmem Wasser 
gefüllte Auftaugefäfs T gebracht, und einige Minuten 
in dasselbe eingetaucht. Hierbei lösen sich die 
Blöcke von den Zellenwandungen ab und rutschen, 
wenn die Zellen vermittelst der Kii)i)Vürrichtung H 
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in die skizzierte Lage gebracht werden, auf die 
schiefe Ebene E heraus, von der sie nach ihrer 

— ac::z 



-ms 




Fig. 176. 



Verwendungsstelle, bezw. ins Eismagazin übergeführt 
werden. Die entleerte Zellenreihe wird alsdann vom 
Laufkrahn wieder emporgezogen, nach dem anderen 
Ende des Generators transportiert und aus dem Ge- 
fäfs F mit frischer Wasserfüllung versehen, um 
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schliefslich wieder an ihren Platz im (iciierator 
zurückzukehren, wo der Gefrierprozefs von neuem 
beginnt. In derselben Weise wird mit jeder Zellen- 
reihe in bestimmten Zeitabschnitten verfahren. 




Fifir. 177. 



Jeder Zelle in der Reihe entspricht am Füll- 
gefäfs eine Ausflulsöffnung, meist ein gebogenes 
und mit den andern drehbar angeordnetes Rohr, 
welches mit dem Ftillgefäfs durch je einen Gummi- 
schlauch verbunden ist. In Fig. 174 und 176 sind 
diese Rohre in der oberen Lage gezeichnet, in der 
ihre Mündungen sich über dem Spiegel von F be- 
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finden, so dafs auch ohne Vorhandensein von Hähnen 
kein Wasser austreten kann. Dies wird erst durch 
das Umlegen der Rohre ermöglicht und zwar derart, 
dafs die austretenden Strahlen sofort in die davor 
befindlichen Zellen gelangen. Damit die Füllrohre 
nicht von selbst umkippen, sind sie zusammen mit 
einem Gegengewicht versehen. Einer zu grofsen 
Zellenfüllung, welche leicht zum Übertreten von 
Wasser in den Generator führt, beugt man neuer- 
dings durch Anbringung eines Überlaufes am FüU- 
gefäfs vor und teilt dasselbe zum Zwecke der gleichen 
Füllung aller Zellen durch Querwände in eine ent- 
sprechende Anzahl gleicher Abteile. 

Der Generator ist meist in zwei Teile getrennt ; 
in dem unteren, nach oben durch einen Blechboden 
gedeckten Räume befinden sich, wie aus Fig. 176 
bis 178 hervorgeht^), die Verdampferrohrschlangen, 
umgeben von der Salzlösung, welche ihrerseits durch 
eine am Ende in einer Scheidewand angebrachte 
Schraubenpumpe in den oberen Raum, der die Eis- 
zellen aufnimmt, gedrückt und, nachdem sie diese 
umspült und sich erwärmt hat, am anderen Ende in 
den unteren Raum zur Wiederabkühlung zurückgeführt 
wird. Die Folge dieser Anordnung ist ein ziemlich 
hoher Aufbau des Generators und die Möglichkeit 
grofser Kälteverluste durch die Flächen des unteren, 
gerade kältesten Raumes. Weiterhin werden die Zellen- 
reihen um so längere Zeit zum Ausfrieren brauchen, 
je wärmer die sie umspülende Salzlösung wird, d.h. 
je weiter sie von der Zirkulationspumpe entfernt sind. 

In der Lindeschen Ausführung, Fig. 176 bis 178 
ist dieser Mangel dadurch beseitigt worden, dafs die 

^) Siehe Diesel, Lindesche Kältemaschinen und Kühl- 
vorrichtungen. Zeitschr. des Vereins d. Ingenieure 1893. 
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ausgefrorenen Reihen nur noch an dem Ende des 
Generators, wo die kalte Lösung aus dem unteren 
Räume emporsteigt, ausgehoben und die frisch ge- 
füllten Reihen am anderen Ende eingesetzt werden. 
Nach dem Ausheben einer Reihe durch den hier 
von der Transmission 
bewegten Lauf krahn A .,^_^ 

werden dann alle zu- 
rückbleibenden um den 
Raum der entfernten, 
durch eine Schraube 
ohne Ende F ver- 
bunden mit Zahn- 
stangentrieb vorge- 
schoben, wozu die 
Zellenrahmen mit Lauf- 
rollen versehen sind. 
Auf diese Weise wird 
nicht nur die ungleiche Wärmeabfuhr bei den eiu- 
zehen Zellenreihen vermieden, sondern noch eine 
für die Gesamtleistung günstige Gegenstromwirkung 
zwischen der Salzlösung und den in Bewegung 7ai 
betrachtenden Gefrierzellen erzielt. 

Will man gleichzeitig die Verluste durch die 
Wände des unteren Verdam|)ferraumes vermeiden, 
80 bleibt nichts übrig, als die Verdampferrohre sell)st 
zwischen die einzelnen Zellen zu verlegen, wie es 
nach Fig. 179 vor allem in Amerika geschieht. 
Allerdings muls hier der Abstand der einzelnen 
Zellen innerhalb der Reihen und damit die Breite 
des Generators etwas gröfser angenommen werden 
als bei der oben besprochenen Anordnung. 

Die vorstehend besprochenen Anordnungen 
haben neuerdings auch in der chemischen Industrie 
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zur Ausscheidung von krystallinischen Substanzen 
aus Mutterlaugen bezw. Lösungen Eingang gefunden, 

nachdem sie gegen- 
über den älteren meist 
den sog. Hand- und 
Kücheneismaschinen 
nachgebildeten rotie- 
renden Apparaten^) 
sich als einfacher, 
sowie infolge geringe- 
rer Kälte Verluste auch 
ökonomischer erwiesen haben. So hat sich in der 
Braunkohlenindustrie der Provinz Sachsen der ge- 
wöhnliche Eisgenerator mit Zellen (von kreisrundem 
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Fig. 179. 




Fig. 180. 



Querschnitte) zur Ausscheidung des Paraffins au^ 
den sog. Schmierölen bei ca. — 10 ^ Sooletemperatuir 

^) Scheithauer, Die Fabrikation der Mineralöle u. s. w. 
Braunschweig 1895. S. 176 ff. 
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recht gut bewährt; die erstarrte Masse wird nach 
dem Ausbringen nochmals ausgeprefst. 

Neuerdings hat sich Professor Lunge in Zürich 
ein ganz ähnliches Verfahren der Ausscheidung von 
Schwef elsäure-M on oh yd ratkry stallen^) aus 
konzentrierter Schwefelsäure durch Abkühlung auf 







ripr. 181. 

etwa — 20® in den Generatorzellen patentieren lassen. 
Die vollständige Trennung der Krystalle von der 
anhaftenden Mutterlauge geschieht darnach durch 
Centrifugieren. 

Hierher gehört auch das von der Gesellschaft 
für Lindes Eismaschinen mit Erfolg in die 
Schaum weinfabrikation eingeführte W a 1 f a r d sehe 

*) Die yollständige Beschreibung einer solchen Anlage mit 
Abbildungen gibt der Konstrukteur dcraolhen, W. Kauf- 
mann in der Zeitschr. f. Kälteindustrie rJOl. S. 2. 
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Degorgierverfahren zur Entferaung des bei der 
Flaschengäruug entstandenen Trübes ohne grofse 
Verluste an Flascheninhalt. Die durchgeschüttelten 
Flaschen werden mit dem Pfropfen nach unten, 
auf dem sich der Trüb angesammelt hat, in ein 
Kältebad (Alkohol oder Glycerin) von etwa — 20® C. 
einige Centimeter weit eingetaucht, wodurch sich 
durch Frieren des Weines ein kleiner Eispfropfen 
bildet, der den Trüb abschhefst. Nach dem Her- 
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Fig. 182. 

ausnehmen und Aufrechtstellen der Flasche werden 
der Kork, der Trüb und der Eüspfropfen zusammen 
durch die Kohlensäure im Flaschenmnem heraus- 
geschleudert. 

Auf Schiffen müssen die Eisgeneratoren so 
angeordnet sein, dafs einerseits kein Verspritzen der 
Salzsoole durch die manchmal heftigen Bewegungen 
des Schiffskörpers, anderseits auch kein Austreten 
des Gefrierwassers aus den Zellen oder gar eine 
Vermischung beider Flüssigkeiten eintreten kann. 
Die Gesellschaft für Lindes Eismaschinen, welche 
in den letzten Jahren zahlreiche Schiffskühlanlagen 
mit gutem Erfolge ausführte, hat ihren Generatoren 
die in Fig. 180 und 181 dargestellte Form^) ge- 

Siehe: Habermann, Die Kühlung auf Schiffen, 
'^'^eitschr. f. Kälte-Industxie, S. 89. 
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en. Für die Eiszellen ist in denselben ein 
besonderer Raum vorgesehen , in welchem diese 
nicht unmittelbar, sondern durch fest darin ange- 
brachte, mit der Zelle möglichst gleichgeformte 
Taschen eingesetzt werden. Diese Taschen werden 
von der im Nebenraum durch Ammoniakrohre ge- 
kühlten und durch ein Rührwerk in Zirkulation 
erhaltenen Salzlösung umspült. Beide Räume sind 
nach aulsen hin dicht abgeschlossen. Die Zellen 
selbst werden nach dem Einsetzen durch lose auf- 
gelegte Holzdeckel geschlossen, welche ihrerseits 
durch die äufseren Verschlufsklappen fest aufge- 
prefst werden. 

Die Platteneisfabrikatiou, welche in Eu- 
ropa nur ausnahmsweise vorkommt, erfordert den 
Einbau von Gefrierelementen von derselben Seiten- 
fläche, wie die verlangten Eisplatten (Fig. 182). Die 
Elemente selbst sind entweder dünnwandige, flache 
Kästen, welche von der Salzlösung umgebene, hori- 
zontal hin- und hergeführte Verdampferrohre (System 
Smith) besitzen, oder auch einfach die Verdampfer- 
rohre selbst (System Pusey). In beiden Fällen 
geschieht das Ablösen der Platten entweder durch 
Sägen, welche von Hand oder durch Elementarkraft 
betrieben werden, oder auch durch Abtauen da- 
durch, dafs die Gefrierelemente zeitweilig mit dem 
Kondensator der Kühlmaschine in Verbindung treten^). 
Das durch die vorstehend besprochenen Elin- 
richtungen erzeugte Eis enthält naturgemäfs alle 
Unreinigkeiten , welche sich im Wasser befanden, 
ist insbesondere durch eine grofse Zahl kleiner, 

*) Näheres über Platteneisfabrikation enthält die Arbeit 
von Gutermuth, Amerikanische Eiswerke. Zeitschr. des 
Vereins d. Ingenieure 1894. 



286 Kapitel XUl. 

beim Gefrieren aus dem Wasser frei werdender 
Luftblasen milchig getrübt und wird darum als 
Matteis oder Trüb eis bezeichnet. Sein spezi- 
fisches Gewicht beträgt im Mittel 0,85. Die Un- 
reinigkeiten, unter denen sich zahlreiche Mikroben 
befinden, deren Existenz an das Vorhandensein von 
Luft geknüpft und durch eine Abkühlung wenig 
unter den Gefrierpunkt kaum behindert ist, lassen 
das Matteis zu Genufszwecken als unbrauchbar, mit- 
unter sogar als gefährlich erscheinen. Aufserdem 
ist die Widerstandsfähigkeit gegen atmosphärische 
Einflüsse nur gering, wodurch sein Transport sehr 
erschwert wird. Diese Eigenschaften kommen dem 
luftfreien sogenannten Kr y stall- oder Klareis in 
viel geringerem Mafse zu, dessen Verbrauch daher 
in neuerer Zeit immer mehr zugenommen hat. 
Infolge des Wegfalles der Luftblasen ist dasselbe 
erheblich dichter als Matteis, sein spezifisches Ge- 
wicht beträgt rund 0,92. 

Die Herstellung des Klareises fällt ver- 
schieden aus, je nachdem man sich auf die Um- 
gehung der Luftblasen und damit der Trübung 
beschränken oder wirklich keimfreies Eis erzeugen 
will. Im ersteren Falle genügt die Füllung der 
Zellen mit reinem Brunnen- oder Leitungswasser, 
dem eventuell zur Erleichterung der Abscheidung 
der Luft auf 1 cbm 70 g Alaun zugesetzt wird, wäh- 
rend man die Bildung und das Festfrieren der ab- 
geschiedenen Luftblasen durch ein Rührwerk in jeder 
Zelle verhindert. Dieses Rührwerk kann aus auf- 
und abbewegten Flächen, aus pendelnden Körpern 
oder Ketten u. a. m. bestehen ^) ; besonders einfach 

*) E8 ist ganz unmöglich, die grofse Zahl derartiger, oft 
recht unpraktischer Vorrichtungen hier näher zu besprechen. 
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erscheint unter der überaus grofsen Zahl von der- 
artigen Einrichtungen die Lindesche Anonhmn^ in 
die Zellen eingetauchter vertikaler Stäbe (siehe oben 
Fig. 176 bis 178), welche ihrerseits in Traversen an 
einem durch Kurbelgetriebe horizontal bewegten 
Schüttelrahmen hängen. Da die beiden seitliclien 
Träger a dieses Rahmens sich um vertikale, am 
andern Generatorende befindliche Za|)fen drehen, 
so ist die Schwingungsweite der Traversen mit ihren 
Stäben um so geringer, je mehr sie sich den Za|>fen 
nähern. Wandern die Zellen nach dem entsprechen- 
den Ende des Generators während des Gefrier- 
prozesses hin, so nimmt die Schwingungsweite ab 
mit dem zentralen Wasserrest der Zelle. Dieser 
Wasserrest von 10 bis 12% bleibt, weini man ihn 
schliefslich nach Herausnahme der Hüttelstäbe 
mit gefrieren läfst, trüb, kann aber auch, wenn er- 
wünscht, abgesaugt und durch destillii^rtes Wasser 
ersetzt werden. 

Die Stäbe müssen natürlich auch jedesmal heraus- 
genommen werden, wenn die Zellen vorgeschoben 
werden, also gleichzeitig mit jeder neuen Zellenfüllung. 
Dadurch wird das ganze Verfahren recht umständlich. 
Die ausschliefsliche Anwendung destillierten 
Wassers ist weiterhin für die Herstellung keimfreien 
Eises geboten. Wird die Kühlmaschine , wie ge- 
WöhnUch, durch einen Dampfmotor angetrieben, so- 
liegt die Verwendung des kondensierten Ab- 
dampfes, welcher jedenfalls behufs Vermeidung 
nachheriger Luftaufnahme in einem Oberflächen- 
kondensator niedergeschlagen werden mufs^), nahe 



*) Am einfachsten gestaltet sich die Krystalleiserzeugiing 
bei Verwendung von Absorptionsmaschinen, aus deren Kocher 
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worauf das Kondensat von mitgerissenem Öl und 
sonstigen Unreinigkeiten durch Sand- und Kohle- 
filter zu reinigen ist. Dieses Verfahren ist immer 
dann durchführbar, wenn die Eisfabrikation nur 
einen Bruchteil der gesamten Betriebsarbeit bean- 
sprucht, da, wie wir oben sahen, auf 1 ind. Dampf- 
pferdestärke stündlich rund 20 kg Eis zu rechnen 
sind, während der Dampfverbrauch hierfür bei 
guten Eincylindermaschinen ca. 10, bei Kompound- 
maschinen dagegen nur etwa gegen 8 kg beträgt. 
Mithin mufs, bei vorwiegender oder ausschliefslicher 
Verwendung der Betriebsarbeit zur Eiserzeugung 
der Rest des Bedarfes an destilliertem Wasser be- 
sonders gedeckt werden. Sehr unökonomisch wäre 
es, hierzu einfach in einem Dampfkessel Wasser zu 
verdampfen und dasselbe unter Abführung der 
Verdampfungswärme in einem Kondensator wieder 
zu verflüssigen, da man auf diese Weise pro 1 kg 
Kohle nur 6 bis 8 kg destilliertes Wasser erhalten 
würde. 

Dagegen kann man den auf diese Weise er- 
haltenen Dampf (siehe Fig. 183) in einem zweiten 
Kessel K^ so kondensieren, dafs in diesem frisches, 
bei 62 ankommendes, durch die Flüssigkeitswärme 
des Kondensats in einem Austauschapparate A^ vor- 
gewärmtes Wasser verdampft wird, dieses wiederum 
in einem dritten Kessel unter denselben Verhält- 
nissen weiter verwenden u. s. w. und hierdurch, 
wenigstens theoretisch, mit sehr geringem Brenn- 
materialaufwand beliebige Mengen destillierten 



eine für die Eiserzeugung hinreichende Menge von konden- 
siertem und nicht verunreinigtem Wasser gewonnen werden 
kann. (Siehe oben Kap. V.) 
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Wassers gewinnen.^) Praktisch hat sich gezeigt, 
dafs zwischen den einzelnen Kessehi zur Überwin- 
dung der Bewegungswiderstände des Dampfes unge- 
fähr eine Druckdifferenz von etwa 0,5 bis 1, im 
Mittel also 0,75 kg/qcm bestehen mufs, so dafs man 
bei einer anfänglichen Dampfspannung von f) kg/(|(;m 
Überdruck und einem Nutzeffekt von 80% in jedem 
Apparate bei 7 f acher Verdampfung im Primärkessel 




e, I i 



Fig. 183. 

für je 1 kg Kohle in 6 Stufen eine Destillations- 
menge von 
7 4_ 0,8 . 7 + 0,82 . 7 _|. 0,88 . 7 _^ 0,8^ • 8 + 0,8^ • 7 

= 25,68 kg 
erwarten darf. Hierbei ist jedoch nicht zu über- 
sehen, dals jeder der Kessel annähernd dieselbe 
Heizfläche wie der mit Kohle geheizte Primär- 
kessel Kl besitzen mufs, und dafs aufserdem das 
bei ^2 ^8 • • • • gewonnene Destillat unter allen 
Umständen erst noch der Wirkung einer Luftpumpe 
auszusetzen ist. Die Anlage wird also immer sehr 
teuer ausfallen, so dafs man sich nach dem Vorgange 

^) Derartige Methoden sind in der chemischen Industrie 
(Zacker- and Spiritusbereitung) sehr gebräuchlich. 
Lorens, Neuere Kühlmaschinen. 3. Aufl. 1^ 
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der Gesellschaft für Lindes Eismaschinen^) wohl 
begnügen dürfte, einen solchen Sekundärkessel 
zwischen den Hauptkessel und die Dampfmaschine, 
oder zwischen diese und den Kondensator einzu- 
schalten, wodurch man unter Benutzung des ge- 
reinigten Kondensats insgesamt etwa das 1,8 fache 
der durch die Maschine gehenden Dampfmenge als 
Destillationsprodukt erhält. 

Da vollständig entlüftetes Wasser sehr 
begierig Luft absorbiert, besonders wenn 
es nach der Austreibung stark abgekühlt 
ist, so mufs auf die Dichtheit aller Leitungen 
vom Destillationsgefäfs bis zur Füll Vorrich- 
tung sorgfältig geachtet werden. Um auch 
während des EinfüUens die Luftaufnahme 
thunlichst zu vermeiden, sind, wie Fig. 184 
zeigt, die in die einzelnen Zellen Z einge- 
führten und mit dem FüUgefäfs durch 
Gummischläuche in Verbindung stehenden 
Füllrohre A zunächst so lang, dafs sie bis auf 
den Zellenboden reichen. Alsdann konamt 
überhaupt kein freier Wasserstrahl zu stände. Um 
weiterhin das Ansammeln von Luft in den Rohren A 
und dem Sammelstück F zu vermeiden, werden die 
Rohre A mit Fufsventilen Y versehen, welche nur 
durch Aufstofsen auf den Zellenboden sich öffnen 
und beim Emporheben der Füllvorrichtung sofort 
durch Federkraft geschlossen werden. 

38. Das Gefrierverfahren zur Sehachtabteufang 
und die Herstellung kflnstlictaer Eisbahnen erfordern 
im Gegensatze zu der oben besprochenen Eiserzeu- 
gung die Bildung von Eiskörpern, welche am Her- 




Fig. 184. 



') Siehe Näheres hierüber in der schon citierten Arbeit 
1 Diesel. 
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Stellungsorte selbst ihren Zwecken zu dienen hal)en, 
so dafs sie also von den Kühlflächen, an denen sie 
festgefroren sind, nicht wieder losgelöst werden 
müssen. Hierdurch wird der Betrieb allerdings 
gegenüber anderen Anwendungen künstlicher Kälte 
sehr vereinfacht, dagegen bietet die Anordnung der 
Anlage wenigstens im ersteren Falle, verhältnis- 
mäfsig grofse Schwierigkeiten. Das Gefrierver- 
fahren, welches zur Schachtabteufung im schwim- 
menden Gebirge zuerst 1886 von Pötsch vor- 
geschlagen wurde und seither mit gutem Erfolge 
an verschiedenen Orten zur Anwendung gelangte, 
verfolgt den Zweck, in wasserhaltigen Boden- oder 
Gesteinsschichten einen festen, dem Drucke und der 
Dnrchsickerung äufseren Wassers widerstehenden 
Eiskörper herzustellen und so lange zu erhalten, bis 
der Schacht durch die gefahrdrohende Schicht hin- 
dnrchgeführt und durch Einsetzen einer versteiften 
Eisenröhre (sog. Cuvelage), hinter welche Beton mit 
rasch bindendem Cement gestampft wird, gegen 
Wassereinbrüche selbst geschützt ist. Der fragliche 
Eiskörper, welcher entweder eine vollcylindrische 
oder ringförmige Gestalt mit senkrechter (mit der 
Schachtachse zusammenfallende) Achse erhält, bildet 
sich nach und nach durch Gefrieren des im Boden 
befindlichen Wassers um eine Reihe im Kreise mit 
rund 1,5 m gröfserem Durchmesser als der Schacht 
angeordneter Doppelrohre in gegenseitigen Abstän- 
den von ca. 1 m, in denen eine vom Kühlmaschinen- 
verdampfer kommende und nach demselben zurück- 
kehrende Salzwasserlösung ^) zirkuliert. Diese Rohre 

*) Vorschläge, das Kältemedium selbst in dem Rohre 
cirkalieren zu lassen und dadurch nicht nur eine tiefere Tempe- 
atur zu erzielen, sondern auch die Gefahr der durch 

19* 
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können naturgemäfs erst, nachdem durch einen 
Bohrer die nötigen Löcher bis zur erforderhchen 
Tiefe erstellt sind, eingeführt und dabei zusammen- 
gesetzt werden. Sie bestehen stets aus bestem Stahl; 
die äufseren besitzen meist lichte Weiten von 110 
bis 130 mm, die inneren von 30 mm bei Wand- 
stärken von 7 bezw. 4 mm, sodafs die äufsere 
Wärmedurchgangsfläche 0,34 bis 0,41 qm pro 1 Ifd.m 
beträgt. Wie aus Fig. 185 hervorgeht, werden die 
einzelnen Stücke der äufseren Rohre durch Innen- 
muffen, die der inneren Rohre durch Aufsenmuffen 
zusammengeschraubt; die Dichtung erfolgt durch 
Hanfschnüre, welche mit Teer und Mennig getränkt 
sind. Das innere Rohr wird in Abständen von ca. 
30 m durch mit Rippen versehene Muffen des 
äufseren zentriert und schliefslich in dem ebenfalls 
mit Rippen ausgerüsteten halbkugelfönnigen Ab- 
schlufsstück des Aufsenrohres, in welchen es offen 
mündet, zentrisch befestigt. Obertags werden sowohl 
das innere wie auch das äufsere Rohr unter Ein- 
schaltung von Abschlufsorganen R und K durch 
geeignete Pafsstücke mit ringförmigen Sammel- 
rohren Ca und Cs von etwa 200 mm 1. W. ver- 
bunden (siehe auch Fig. 186 und 187), welche 
ihrerseits die Salzlösung vom Verdampfer durch 
eine Hauptleitung empfangen und, nachdem sie 
das innere Rohr von oben nach unten, sowie das 
äufsere umgekehrt passiert hat, durch eine zweite 
Leitung wieder zurückführen. Diese Anordnung 
bezweckt die Eiwirkung der kältesten Soole 

Undichtheiten austretenden Soole, welche das gebildete Eis 
wieder löst, zu umgehen, sind nicht über das Versuchs- 
stadium hinausgelangt. Sie dürften auch an der Schwierig- 
keit der Aufrechterhaltung der Zirculätion durch die Ver- 
Hftnrxpfung scheitern. 
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an der tiefsten Stelle, 
wo man, um dem höchsten 
hydraulischen Drucke ge- 
gen das Schachtinnere 
und auch bei gröfseren 
Tiefen der steigenden Erd- 
wärme zu begegnen, eine 
gröfsere Stärke des Eis- 
mantels erreichen will. 
Selbstverständlich ist dies 
auch abhängig von der 
Natur und dem Wasserge- 
halte des Gesteins, worüber 
man sich jedoch stets ge- 
legentlich der Herstellung 
der Löcher für die Ge- 
frierrohre vergewissern 
kann. Mit der Geschwin- 
digkeit der Salzlösung im 
äufseren Rohre geht man 
niemals über 0,13 m pro 
Sekunde, um nicht durch 
Reibungsverluste den Ar- 
beitsaufwand nutzlos zu 
erhöhen, und eine langsame 
Ausnutzung der Kälte zu 
erzielen , während man 
anderseits die Lösung im 
Innenrohre möglichst rasch 
an die Stelle ihrer Wirk- 
samkeit zu bringen beab- 
sichtigt und darum dort 
ihre Geschwindigkeit auf 
1,5 bis 2 m pro Sekunde 
steigert. Die Salzlösung 
selbst kühlt man bei einer 
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mittleren Sebachttemperatur von + 10 bis 12^ auf 

— 15® bis — 18® in der Maschine ab, wobei sie mit 

— 13,5 bis — 16,5® die Gefrierröhren wieder verlätst. 
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Der Arbeitsvorgang gestaltet sich nach Fertig- 
stellung der Anlage ungefähr so, dafs zunächst die 
Umgebung der Rohre nach innen und aufsen zu 
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eine rasche Abkühlung erfährt. Sobald dieselbe 
unmittelbar an den Rohren den Gefrierpunkt er- 
reicht hat, beginnt dort die Eisbildung, welche, lang- 
sam von den Rohren ausgehend, nach innen und 
aulsen fortschreitet unter gleichzeitiger weiterer 
Temperaturabnahm^ der entfernteren, konzentrischen 
Schichten, wobei die Rohre durchschnittlich in der 
Stunde 230 — 250 Cal. pro 1 qm aufnehmen. Unter 
normalen Verhältnissen darf man erwarten, dafs der 
Eiskörper von den Rohren ab gerechnet nach aufsen 
eine Dicke von 0,5 m, nach innen dagegen bis zu 
1 m erreicht, während seine Temperatur von den 
Rohren bis zu den Mantelflächen, wo sie 0® beträgt, 
kontinuierhch abnimmt. Die weitere Abkühlung der 
Umgebung erstreckt sich bis auf eine Entfernung 
von rund 2,5 m, und zwar von der Eisfläche mit 
0® ab bis zur Bodentemperatur. Sind diese Grenzen 
im allgemeinen erreicht, so dient die ganze Kälte- 
leistung nur noch zur Deckung der Verluste, mufs 
aber trotzdem im Betrage von 50 — 55 Cal. stündlich 
pro 1 qm der inneren und äufseren Mantelfläche des 
Eiskörpers weiter geleistet werden, bis die Abteuf ungs- 
arbeiten vollendet sind. Erst dann kann man ohne 
weitere Befürchtungen die Scbachtumgebung bei ein- 
gestelltem Kühlmaschinenbetriebe sich selbst über- 
lassen, die Salzsoole aus den Rohren emi)orheben, 
diese selbst herausziehen und die Löcher mit Beton 
anfüllen. Soll die Soole nicht wieder benutzt wer- 
den, so verdrängt man sie am einfachsten durch 
Einpumpen warmen Wassers, wodurch die Rohre 
selbst rasch abgetaut werden. Im Falle der Wieder- 
benutzung hebt man sie durch cylindrische mit Fufs- 
ventil versehene Rohre (Fig. 188) von etwa 2,5 m 
Länge, deren äufserer Durchmesser 15 mm kleiner 
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ist als der Innendurchmesser der Verbindungs- 
mufEen, empor. 

In Fig. 189 ist das Ergebnis des Gefrierver- 
fahrens an einem Schachte der Gruben von Anziu 

(Nordfrankreich) ver- 
deutlicht^), die Dicke 
des ringförmigen, hier 
schraffierten Eiskör- 
pers, in welchem man 
die Gefrierrohre ein- 
gebettet erkennt, va- 
riiert vorwiegend nach 
innen etwas mit der 
Formation der Schich- 
ten; an der tiefsten 
Stelle, wo die Kälte- 
wirkung am stärksten ist, füllt er 
den Schacht in einer Mächtigkeit 
von 12,5 m sogar vollständig aus. 
Es sei z. B. ein Schacht 
von 4,5 m Durchmesser auf eine 
Tiefe von 50 m abzuteufen, das 
Gestein enthalte durchschnittlich 

pro 1 cbm 250 kg Wasser, nur 

eine 10 m mächtige Sandschicht 
führe 500 kg ; das spezifische 
Gewicht des wasserfreien Gesteins 
sei im Mittel 2,3, das des trocke- 
nen Sandes 1,4, die spezifische Wärme beider Stoffe 
im trockenen Zustande sei 0,2 ; die Boden temperatur 
+ 100. 





Fig. 188. 



*) Näheres hierüber enthält die Arbeit von Sa c Her 
und Waymel, »Fon^age des puits de Vicq par le proc^dö 
Poetsch ; Bulletin de la soci6t6 minörale de St. Etienne 1895, 



Alsdann wird man 
zunächst auf einem 
Kreise von 6 m Durch- 
messer ca. 20 Gefrier- 
rohre einsetzen , um 



im Aaszuge: Zeitschr. f. 
K^lte-Induätrie 1896. Die 
fiiüssßlnen Scliichieti be- 
standen dort von oben ge- 
rechnet ans: 1 Schwamm- 
Band mit HoDiUBdecke Im, 
2. tb onlger^ WÄseeTun durch- 
Iftasiger Sandstein i m, 8. 
lockere Kreidelager mit 
Grnndwftsaer 20 m, 4. feste 
Ereideechicbt mit Mergel 
und Grundwasser 60 m, 
5, kalkiger und plastischer 
Thon , grüner Sandstein 
97 m» 6. Kohlenlager. 1>ie 
Gefrierrohre wurden bis zu 
einer Hefe von 91 m ein- 
gesenkt 

Die fragliche Publika- 
tion enthält d&B Ergebnis 
sehr ausgedehnter Ver- 
suche, aus denen die im 
Texte gegebenen Erfah- 
fungs werte gröfsten teils ab- 
geleitet werden konnten 

Weiteres ntere^santei» 
Material über diese uG ej^en - 
stand enthalt die umfassen- 
de Arbeit vou l' Schmidt 
(Paria) »Die Benutzung des 
Gefrierverfahrens kut Aus- 
führung bergm finnischer 
Arbeiten < . Z eltschr.f .Kälte- 
Industrie 1898. 
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welche sich ein ringfönniger Eiskörper von ca. 
4 m innerem und 7 m äufserem Durchmesser, also 
bei 50 m Tiefe von ca. 1300 cbm Inhalt bilden 
wird. Der Wasserinhalt dieses Körpers beträgt unter 
den oben genannten Verhältnissen 390000 kg, das 
Gewicht des darin befindlichen Gesteines und Sandes 
2656000 kg. Beide Massen werden vor dem Ge- 
frieren auf 0® abgekühlt und nach der Eisbildung 

auf eine Mitteltemperatur von ^(0 — 16) = — 8° ge- 

bracht, wobei wir voraussetzen, dafs die Temperatur 
von den Röhren ( — 16 ®) gleiehmäfsig bis zu den 
Mänteln (0®) zunimmt. Der Innenraum dieses Ring- 
cylinders, welcher auf eine mittlere Temperatur von 

1 (0 + 10) = 50, enthält in 625 cbm rund 188000 kg 

Wasser und 1325000 kg Gestein, der aulserhalb des 
Eiskörpers auf dieselbe Temperatur abzukühlende 
Ringcy linder von 11 m äufserem, 7 m innerem 
Durchmesser und 2825 cbm umfalst 847 500 kg 
Wasser und 5989000 kg Gestein und Sand. SchUefs- 
lich wird infolge der in der Tiefe stärksten Kälte- 
wirkung noch der unterste Teil des Innenraumes 
etwa von 10 m Mächtigkeit ganz auf ° abgekühlt 
und hierbei gefrieren, wovon rund 38000 kg Wasser 
und 265000 kg Gestein betroffen werden. 

Wir haben demnach folgende Kälteleistungen: 

a) zur Temperaturerniedrigung des 
späteren ringförmigen Eiskörpers 
von + 100 auf 0^ 

390000- 10 + 2656000. 10. 0,2= 9212000 Cal. 

b) zur Eisbildung bei O«: 

390000.80=31200000 » 
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c) zur weiteren Abkühlung des Eis 
körpers von 0<> auf — 8®: 

390000.8.0,5 + 2656000.8.0,2^ r>8()9600Cal. 

d) zur Abkühlung des inneren Cy- 
linders von + 10 auf + 5®: 

188000 . 5+ 1325000. 5. 0,2= 2265000 » 

e) zur Abkühlung des äulseren Ring- 
cylinders von + 10 auf + 5®: 

847500 . 5 + 5989000 . 5 • 0,2 = 10226r)00 » 

f) zur Abkühlung des untersten 
Innenraumes von 5® auf 0® und 
Eisbildung: 

38 000. 5 + 265000. 5. 0,2 + 38 000. 80 

= 349r)0(X) » 



Mithin sind insgesamt abzuführen: 62208100Cal. 

Die Gefrierrohre mit einer Wännedurchgangs- 
fläche von 0,35 qm pro laufenden Meter, also ins- 
gesamt von 20 . 50 . 0,35 = 350 (jm, können nun 
stündlich 230 • 350 = 80500 Cal. aufnehmen, so dafs 

62 208 100 
zur Bewältigung des ganzen Vorganges - ^ j^-- 

= rund 773 Stunden oder etwas über 32 Tage er- 
forderlich sein werden. 

Infolge des stets provisorischen Charakters der- 
artiger Anlagen, fallen noch die Strahlungsverluste 
obertags, insbesondere bei langen Leitungen, sehr 
beträchtlich ins Gewicht, so dafs man die Anlage 
etwa für eine stündliche Leistung von rund 
100000 Cal. bemessen würde. 

Für das Gelingen des Verfahrens ist die 
Paralleletät der einzelnen Gefrierrohre Grund- 
bedingung. Gröfsere Abweichungen hiervon, wie sie 
sich leicht bei tiefen Bohrlöchern einstellen und 
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dann nicht leicht sofort nachzuweisen sind, bewir- 
ken stets zu grofse Abstände der Rohre in der 
schwimmenden Schicht, in der sich somit keine zu- 
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sammenhängende bezw. hinreichend starke Frost- 
mauer bilden und den Erfolg der ganzen oft monate- 
langen Arbeit in Frage stellen kann. 




Fig. 191. 

Die künstlichen Eisbahnen^) werden da- 
durch hergestellt, dals man das im Bett der Bahn 

*) Näheres hierüber siehe: Doederlein, Künstliche 
Eislaufbahnen, Zeitschr. f. Kälte-Industrie 1898 S. 77. In dieser 
Arbeit befindet sich auch eine Zusammenstellung der Haupt- 
dimensionen der bisher ausgeführten Anlagen. 
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ungefähr 6 bis 10 cm hochstehende Wasser in seiner 
ganzen Masse zum Gefrieren bringt. Die Wärnie- 
entziehung geschieht dabei entweder durch den Boden 
selbst, unter dem in einem geschlossenen flachen 
Kasten mit senkrechten Zwischenwänden (welche das 
Gewicht der Bahn teilweise aufnehmen) eine abge- 
kühlte Salzlösung zirkuhert, oder durch eine grolse 
Anzahl das Bett rostartig bedeckender, von der Salz- 
lösung oder unmittelbar vom verdampfenden Kälte- 
träger durchströmter Kühlrohre. In jedem Falle 
mufs die Unterlage nicht nur etwas elastisch, sondern 
auch ausgezeichnet isoliert sein, um die natürliche 
Wärmezufuhr von unten zu beschränken. Eine solide 
Auflagerung eventuell auf Gewölbe zwischen Trägern 
ist bei starker Frequenz ebenfalls geboten. In Fig. 11)0 
ist die erste von Professor Linde herrührende und 
von der Eisbahn zu Nürnberg angewandte Methode 
der Kühlung skizziert, während das zweite Verfahren 
nach der Ausführung im Palais de Glace zu Paris 
durch Fig. 191 verdeutHcht ist. In dieser Anlage 
liegen die Rohre in Abständen von je 140 nmi neben 
einander, von denen das eine die Salzlösung aus 
dem Zuflufsrohre entnimmt, während das daneben - 
liegende durch Bogen mit dem ersteren verbundene 
sie dem Sammelrohre wieder zuführt. Auf diese 
Weise wird erreicht, dafs nahezu an allen Stellen 
der Bahn eine Mitteltemperatur herrscht. Die beiden 
Hauptrohre hegen nebeneinander in einem Seiten- 
kanade der Eisbahn und sind im Betriebe ebenfalls 
mit Eis bedeckt. 

Der Kältebedarf solcher Eisbahnen beschränkt 
sich während ihrer Benutzung auf die Wegführung 
von aufsen eindringender Wärme, welche 150 Cal. 
pro 1 qm Ober- bezw. Bodenfläche kaum über- 
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steigen dürfte.^) Bei starker Frequenz fällt auch 
die Abnutzung der EJisfläche ins Gewicht, dieselbe 
mufs dann abgehobelt und durch Wasseraufgufs er- 
neuert werden. Dies erfordert bei einer täglichen 
Abnutzung von 1 bis 2 cm rund 100 bis 200 Cal. 
pro 1 qm, welche jedoch nur aulserhalb der Be- 
nutzungszeit zu leisten sind. Nach den bisherigen, 
nur spärlichen Erfahrungen genügt man alledem 
dadurch, dafs die Wärmedurchgangsfläche der Rohre 
ungefähr gleich bis 1,5 mal so grofs als die Fahr- 
bahnoberfläche bemessen wird, wobei die Tempe- 
ratur der Salzlösung zwischen — 10® und — 12® 
schwankt. 



^) AoiJser der direkten Leitung and Strahlong wird der 
Eisfläche auch noch Wärme durch Heizung and Beleuchtung 
des Raumes, Niederschlagen und Gefrieren des in der Luft 
befindlichen, durch den Aufenthalt zahlreicher Menschen 
vermehrten Wasserdampfes zugeführt, woraus sich auch die 
Bildung des über künstlichen Eisbahnen immer liegenden 
Nebels erklärt. 
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Die Erzeugimg nnd Verwendung von Kälte 
bei abnorm tiefen Temperaturen. 

39. Verfahren von Pictet, Olczewski und Dewar. 

Zur Darstellung einer grofsen Reihe von Körpern 
(vornehmlich Narkotika) in chemisch reinem Zu- 
stande hat sich deren Krystallisation bei Temperaturen 
zwischen — 100® und — 200® C. als sehr geeignet 
erwiesen. Derartige abnorm niedrige Temperaturen 
lassen sich aber nur erreichen und dauernd, wie es 
die Industrie verlangt, erhalten durch Verdampfung 
grölserer Mengen vorher bei etwas höherer Tempe- 
ratur verflüssigter Gase, wie Sauerstoff, Stick- 
stoff, bezw. deren Gemisch in Gestalt atmo- 
sphärischer Luft. 

Die Verflüssigung derselben ist bekanntlich zu- 
erst und unabhängig voneinander den beiden 
Physikern Pictet und Cailletet im Jalure 1877 ge- 
lungen und zwar auf dem Wege der gleichzeitigen 
Warmeentziehung und Verdichtung. Da schon die 
kritischen Temperaturen dieser Körper aulserordent- 
lich tief liegen, so war man genötigt, dieselben noch 
unter diese Temperatur abzukühlen, und bediente 
sich hierzu nach Pictets Vorgang einer stufenweisen 
Temperaturerniedrigung durch Verdampfen immer 
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flüchtigerer Substanzen. Als besonders geeignet er- 
wiesen sich hierfür die beiden Körper Schweflige 
Säure und Kohlensäure^), von denen der erstere 
ebenfalls von Pictet mit Erfolg als Kälteträger für 
Kompressionsmaschinen eingeführt worden war. Die 
Anwendung von Ammoniak zu demselben Zwecke 
war damals soeben erst aus dem Versuchsstadium 
herausgetreten und begegnete noch zahlreichen Vor- 
urteilen, die allerdings bald überwunden waren. Die 
kritischen Daten dieses Körpers (siehe Fufsnote) 
liegen übrigens denen der schwefligen Säure so 
nahe, dafs er sich für die stufenweise Erzielung 
niedriger Temperaturen mindestens ebenso gut eignet 
wie jene, umsomehr, als sein Siedepunkt bei atmo- 
sphärischem Druck erheblich unter den der schwef- 
ligen Säure fällt. 

Pictet, dessen Methode bis vor kurzem allein 
die Möglichkeit gewährte, schwer coercible Gase in 
gröfseren Mengen zu verflüssigen, verfuhr dabei in 

*) Die kritischen Daten, Siede- und Erstarrungspunkte 
dieser Körper, sowie einiger anderer Gase sind in folgender 



Tabelle enthalten: 



TabeUe XXHI. 



Bezeichnung 


Kritische 
Temperatur 


Kritischer 
Druck 


Siedepunkt 


Erstarr- 
ungs- 
punkt 




Geis. 


Atm. 


Gels. 


OGels. 


Schweflige Säure . . 


+ 156 


78,9 


- 9 


— 76 


Ammoniak . . 




+ 131 


113 


— 38 


- 77 


Kohlensäure . . 




+ 31,35 


72,9 


- 78 


- 56 


Stickoxydul . . 




+ 36 


74 


— 80 


-115 


Äthylen .... 




+ 10 


ca. 55 


— 103 


-169 


Sauerstoff . . . 




— 118 


50 


-182 


— 167 


Stickstoff . . . 




-146 


33 


— 194 


— 214 


Atmosphärische Luft . 


— 140 


39 


-191 


— 


Wasserstoff . . 




— 234,5 


20 


-243,5 


— 
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der Weise, dafs er zunächst vermittelst im Vakuum 
verdampfeuder schwefliger Säure^) erst Kohlen- 
säure, neuerdings Stickoxydul verflüssigt, dann 
auf tiefe Temperatur, etwa — 100 ^ abkühlte und 
schliefslich in der Umgebung des mit dem Gase, 
z. B. Sauerstoff, der einer chemischen Reaktion ent- 
stammte, gefüllten Rohres unter sehr niederem 
Drucke wieder verdampfen liefs, wobei die Tempe- 
ratur auf — 140® (kritische Temperatur der Luft) 
sank. Durch fortwährende Entwickelung von Sauer- 
stoff konnte der Druck desselben beliebig gesteigert 
werden, während die Dämpfe der Kohlensäure bezw. 
des Stickoxyduls sowohl, wie die der schwefligen 
Säure, nach ihrer Wärmeaufnahme von Kompressions- 
pumpen abgesaugt und zu erneuter Wirkung wieder 
verdichtet wurden. Die Verflüssigung des Sauer- 
stoffs erfolgte unter gleichzeitiger Einwirkung des 
Druckes und der unter den kritischen Punkt 
sinkenden Temperatur. Ganz in derselben Weise 
gelang es Pictet, auch andere Gase in den flüssigen 
Zustand überzuführen; in neuester Zeit hat derselbe 
bekanntlich seine Studien über die Einwirkung tiefer 
Temperaturen oder exakter die Folgen der Wärme- 
entziehung bei tiefen Temperaturen auf eine gröfsere 
Anzahl anderer Körper und Organismen ausgedehnt. 
Seine Methode zur Verflüssigung von Gasen 
sowie deren Anwendungen hatte Pictet 189G auf 



^) Derselben war immer etwas Kohlensäure beigemischt 
(Flüssigkeit Pictet), deren Wirkung indessen ohne Bedeutung 
ist. Das Verfahren ist u. a. beschrieben in der Arbeit von 
Dr. Altschal, Mitteilungen aus dem Institute R. Pictet. 
S^itschr. für Kälte-Industrie 1895, sowie von E. Meyer, Die 
Kälteeneugungsmaschinen auf der Schweizerischen Landes- 
ausstellung in Genf. Ebenda 1897. 

Lorens, Neuere Kühlmaschineu. 3 Aufl. 20 
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der Ausstellung zu Genf in einem besonderen Pa- 
villon demonstriert, dessen schematischen Grundrifs 
Fig. 192 darstellt. In demselben befand sich zu- 
nächst ein Schwefligsäurekompressor A, welcher die 
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Fig. 192, 

Dämpfe durch die Leitung a nach dem aufserhalb 
des Gebäudes stehenden Kondensator M drückte. 
Durch die Flüssigkeitsleitung b gelangte die SO2 
nach den Verdampfern (7, D und J?, von denen der 
letztere zur Verflüssigung des Stickoxyduls (bei 
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ca. — 80®) dient. Um diese niedere Temperatur 
zu erzielen, muls die schweflige Säure unter tiefem 
Vakuum (1 cm Quecksilbersäule) abgesaugt werden, 
was durch den Ventilkompressor .1 allein nicht 
möglich wäre. Pictet schaltet daher zwischen diesen 
und die erwähnten Verdampfer (von denen C und 
D zu anderweitigen Zwecken dienten) 2 Burckhardt- 
Weifssche Schieberluftpumpen BB mit Druckaus- 
gleich ein, so dafs die Verdichtung in diesem I. Cy- 
klus durch Verbundwirkung erreicht wurde. 

Genau in derselben Weise vollzieht sich darauf 
der II. Cyklus, den das Stickoxydul durchläuft. Die 
vom Hauptkompressor F auf ca. 10 kg/qcm ver- 
dichteten Dämpfe werden zunächst im Kühler J 
durch Wasser vorgekühlt und gelangen dann in 
den Kondensator JE?, wo sie, wie schon erwähnt, 
durch verdampfende SO2 verflüssigt werden. Von 
dort treten sie in den Verdampfer J über, aus dem 
sie durch 2 Vakuumpumpen GO abgesaugt dem 
Hauptkompressor F wieder zugeführt werden. 

Im Verdampfer T geht nun die Verflüssigung 
der Luft vor sich, welche vorher durch drei hinter- 
einander geschaltete Kompressorcylinder KK auf 
eiue Pressung von 160 bis 250 kg/qcm gebracht und 
in Zwischenkühlern vermittelst (in einer gewöhn- 
lichen Kühlmaschine abgekühlter) Salzlösung vor- 
gekühlt und getrocknet wurde. Damit ist der 
in. Cyklus geschlossen. 

Der Verdampfer T besteht, wie aus Fig. 193 
erhellt, zunächst aus einem doppelwandigen Blecli- 
gefäls, welches mit einer starken Isolierschicht in 
einen Holzcylinder eingesetzt ist. In dem ring- 
förmigen Räume zwischen beiden Wandungen liegt 
eine Schmiedeisenspirale, in deren Innern die Luft 

20» 
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Fig. 193. 



sich verflüssigt, während in ihrer Umgebung das 
an verschiedenen Stellen des Umfangs eintretende 
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bezw. abgesaugte Stickoxydul im Vakuum verdampft. 
Die flüssige Luft sammelt sich dann in einer im 
inneren Blechgefäfs stehenden Bombe, aus der sie 
durch ein ReguHerventil in Kaskaden abgelassen 
werden kann. Die hierbei sich entwickehiden I)ämi>fe 
steigen empor und umgeben noch einmal die Bombe, 
welche sonach ständig auf einer sehr tiefen Tempe- 
ratur gehalten werden kann. 

Die übrigen Apparate der ganzen überaus ver- 
wickelten Anordnung bieten keine besonderen Einzel- 
heiten. Der Antrieb sämtlicher Kompressoren er- 
folgte durch Elektromotoren, deren Stärke teilweise 
in obiger Grundrifsskizze angegeben ist. 

Im Gegensatze zu der vorbeschriebenen Pictet- 
schen Anordnung erzielten Olszewski und De war 
die tiefe Abkühlung der zu verflüssigenden Körper 
durch im Vakuum verdampfendes Äthylen (CgHi)- 
Die Dampftabelle dieses Körpers war schon von 
Faraday durch Versuche ermittelt worden, jedoch 
nur bis zu einer Temperatur von — 76,1^, welcher 
ein Druck von noch 4,6 Atm. entsprach. Cailletet 
und Colardeau^), Olszewski^) und Wro- 
blewski^) bestimmten dann den Siedepunkt bei 
atmosphärischer Pressung zu — 102,4® bis — 103,55®, 
den Erstarrungspunkt fand Olszewski zu — 161)®; 
so dafs man erwarten durfte, durch Verdampfen von 
Äthylen im Vakuum ohne Schwierigkeit die kritischen 
Temperaturen des Sauerstoffes ( — 118® bis — llü®) 
und des Stickstoffs ( — 146®) zu unterschreiten. 

Die wesentlichsten Teile der Vorrichtung, in 
welcher zunächst Äthylen kondensiert, durch dessen 

») Comptes Rendas 1888 Bd. 10t; S. 1489. 

«) Wiedemanns Annalen 1889 Bd. 37 8. 337. 

«) Sitzungsber. der Wiener Akademie 1888 Bd. 97 S 1378. 
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Wiederverdampfung dann Sauerstoff in den flüssigen 
Zustand versetzt wird, sind in Fig. 194 dargestellt.^) 
Das komprimierte Äthylen tritt zunächst in Gas- 
form in eine Rohrspirale AA, welche in einem stark- 
wandigen, gut isolierten Gefäfse B gelagert ist. 
Dieses Gefäfs wird mit einer Mischung aus fester 
Kohlensäure und Äther gefüllt, wodurch bei Atmo- 
sphärendruck eine Temperaturemiedrigung bis auf 
— 77 ° entsteht.2) Hierdurch ist man im stände, das 
in der Rohrspirale AA strömende Äthylen bei einem 
Drucke von 4,8 bis 5 Atm. zu verflüssigen. Durch 
Absaugen der Dämpfe der Kältemischung im Gefäfse 
BB im Vakuum kann man eine Temperatur von 
ca. — 100® erreichen und dementsprechend mit 
der Pressung des Äthylens herabgehen. Das auf 
diese Weise verflüssigte Äthylen tritt bei C in ein 
mittels Gummipfropfen verschlossenes doppelwan- 
diges Gefäfs D über, in dessen Innerem durch eine 
bei J angeschlossene Pumpe ein erheblich niedrigerer 
Druck erhalten wird, als in der Spirale AA, In- 
folgedessen findet eine intensive Verdampfung des 
Äthylens bei sehr niederer Temperatur, verbunden 
mit starker Wärmeaufnahme (Verdampfungswärme), 
statt. Diese Wärme wird aber, da andere Quellen 
nicht vorhanden sind, dem in der Spirale 00 zir- 
kulierenden Sauerstoff entzogen, welcher bei F vom 
Entwickelungsapparat oder von einer Druckpumpe 
herbeigeschafft, zunächst die im Gefäfse EE ruhende 
Spirale OQ durchflössen hat und hier ebenso wie 
in BB das Äthylen durch eine Kältemischung aus 
fester Kohlensäure und Äther intensiv vorgekühlt 

Nach dem Phil. Mag. 1895, März, S. 301. 
2) Cailletet und Colardeau, Compt. Rend. 1888 
Bd. 106 S. 1631. 
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wurde. Die Spannung des Sauerstoffes schwankt 
zwischen 20 und 50 Atm. Da die Kältemischung 
in EE jedenfalls eine wesentlicli 
höhere Temperatur besitzt, uU da^ 
in dem Gefäfse D befindliche ver 
dampfende Äthylen, so ist eine 
Wärmeabgabe an das letztere nicht 
ausgeschlossen. Diese wird, wenig- 
stens während der Danipfbildung, 
fast vollständig dadurch ver- 
mieden, dafs die Wanduügeü 
des inneren Gefälses D doppelt 
ausgeführt sind, und 
zwischen ihnen , als 
kalter Isolator, die 
entwickelten Äthylen- 
dämpfe abgesaugt wer- 
den. In den Kanal, 
durch welchen der 
Äthylendampf nach der 
Austrittsmündung J 
strömt, ist auch das 
Austrittsrohr des in 
00 verflüssigten Sauer- 
stoffes verlegt, welches 
in einem vom Handrad 
B einstellbaren Regu- 
lierventil JTendigt. Der 
Sauerstoff tritt durch 
dieses Ventil imter teil- 
weiser Verdampfung in 
das durch Gümmipfro- 
pfen verschlossene Pro- 
bierglas K\ der beim Fig. 194. 
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Überströmen, ganz analog dem Durchgang durch die 
Regulierventile der Kühlmaschinen, entwickelte Dampf 
wird durch eine Glasröhre bei M abgesaugt, während 
der flüssige Rest sich am Boden von K ansammelt. 
Um die Wärmezufuhr von aufsen, welche bei der 
auf serordentlich niederen Temperatur des Inhaltes 
von K naturgemäfs sehr intensiv sein mufste, auf ein 
Minimum zu beschränken, ist das Probierglas von 
einem weiteren L umgeben , welches wiederum 
flüssiges Äthylen enthält. Auch dieses ist noch von 
einem weiteren Glase N umgeben, in das die iso- 
lierenden Äthylendämpfe durch eine Öffnung in L, 
nahe dem Gummiverschlufs , übertreten und von 
dem aus sie durch die Mündung P abgesaugt werden 
können. Die ganze Vorrichtung zum Auffangen 
des flüssigen Sauerstoffes wird schliefslich während 
des Prozesses sorgfältig — am besten durch Schaf- 
wolle — isoliert. Auf diese Weise wird vor allem 
der schädliche Niederschlag von Wasserdämpfen 
aus der umgebend.en Luft und die damit verbundene 
relativ starke Wärmeentwicklung verhindert. 

Aus der vorstehenden Beschreibung erkennt 
man, dafs die ganze Vorrichtung von der in der 
Figur unter Weglassung der verschiedenen Saug- 
und Druckpumpen nur die wichtigsten Teile skizziert 
sind, ebenfalls recht verwickelt ist; dafs mithin ihre 
Handhabung sehr schwierig sein mufs, und trotzdem 
nur geringe Mengen des zu verflüssigenden Körpers 
in dem Probierglas K aufgefangen werden können. 
Aufserdem ist zu bemerken, dafs nicht alle Verluste 
vermieden sind, welche umgangen werden können. 
So würde es sich zunächst empfehlen, den Übertritt 
des in AA verflüssigten Äthylens, um eine bessere 
Ausnützung desselben zu erzielen, bei C durch ein 
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Regulierveiitil, analog H zu bewirken. Weilorlun 
ist die Durchführung des Austrittsrohres des flüs- 
sigen Sauerstoffes durch den Absaugekanal des 
Äthylens und die Lagerung des Regulierventils // 
in demselben entschieden fehlerhaft, da die Äthylen- 
dämpfe beim Durchströmen der Doppelwandung 
von D Gelegenheit hatten, sich an wärmeren Kälte- 
gemischen im Gefäfse EE zu erwärmen und einen 
Teil dieser Wärme ganz unnötigerweise dem Sauer- 
stoff im Austrittsrohre zuzuführen. Diese Wänne- 
zufuhr kann aber trotz der Kürze des Rohres recht 
erheblich werden, da die Wärmeleitungsfähigkeit der 
Metalle bekanntlich ebenso wie die Leitungsfähigkeit 
für Elektrizität mit sinkender Temperatur rasch zu- 
nimmt. Jedenfalls könnte dieser Vorlust bedeutend 
verringert werden, wenn man das Austrittsrohr des 
Sauerstoffs bis zur Regulierung B mit flüssigem, 
verdampfendem Äthylen umgeben, den fragliehen 
Raum also mit dem Innern des Gefäfses 1) ver- 
binden würde , während die Äthylendämpfe an 
anderer Stelle abzusaugen wären. 

Es ist übrigens zu betonen, dafs das soeben 
geschilderte Verfahren sich i)rinzipiell nicht von 
dem Pictetschen unterscheidet, da auch hier eine 
stufenweise Erniedrigung der Temperatur durch 
Verdampfung von Körpern mit immer tieferen 
Siedepunkten stattfindet. 

Zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit dieser 
Methoden wollen wir den Arbeitsaufwand er- 
mitteln, welcher zur Verflüssigung von stündlich 
1000 kg Sauerstoff bei — 163» benötigt wird. Die 
Verdampfungswärme dieses Körpers wurde von 
De war bei atmosphärischem Drucke zu 80 Oal. 
pro 1 kg bestimmt, dürfte demnach für obige 
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Temperatur, der ein Druck von 22 Atm. entspricht, 
rund 60 Cal. betragen. Hierzu tritt die Abkühlung 
von + 20 auf — 163^ welche bei einer spez. Wärme^) 
von rund 0,27 noch 50 Oal. erfordert, so dafs die 
effektiv verlangte Kälteleistung pro 1 kg 110 Cal., 
für 1000 kg also 110000 Cal. beträgt. 

Nehmen wir nun, ohne auf die benutzten Kälte- 
träger, welche nach vorstehender Ausführung sehr 
mannigfaltig sein können, näher einzugehen, an, 
dnfs der Vorgang in drei Stufen zerfällt, in deren 
orsterer die bei — 163® aufgenommene Wärme bei 

— 100® abgegeben, von da auf — 20 ® weitergebracht 
und schlielslich durch Kühlwasser von etwa 10® 
aufgenommen wird, so lassen sich die für die Einzel- 
prozesse nötigen Minimalarbeiten theoretisch er- 
mitteln. Infolge der bei so niedrigen Temperaturen 
aufserordentlich gesteigerten Einstrahlung schädlicher 
Wärme von aufsen trotz bester Isolation müssen 
wir annehmen, dafs mindestens die doppelte Kälte- 
leistung bei — 163®, also 220000 Cal., aufzuwenden 
ist, von der nur die Hälfte nutzbar wird. 

Um diese Wärmemenge aufzunehmen und bei 

— 100® wieder abzugeben, sind nun in einer Kälte- 
maschine, deren Wirkungsgrad 0,6 beträgt, ca. 330 
ind. Pferdestärken ^) nötig, deren Wärmeäquivalent im 
Betrage von 211000 Cal. zur ursprünglichen Kälte- 
leistung in der zweiten Stufe hinzutritt, sodafs diese 
schon 431 000 Cal. stündlich zu bewältigen hat. Aufser- 
dem treten hierzu noch Strahlungsverluste, welche 

^) Nach Versuchen von Lusanna (Nuovo Oimento 36, 
S. 70) nimmt die spez. Wärme der Gase mit dem Drucke 
stark zu. 

2) Die Berechnung erfolgt nach der in § 4 erläuterten 
Methode unter der Voraussetzung Carnotscher Kreisprozesse. 
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auf wenigstens 200000 Cal. in dieser Stufe zu ver- 
anschlagen sind, und folglich die wirkliclie Kälte- 
leistung derselben auf 631000 Cal. erhöhen dürfte. 
Zu deren Bewältigung aber sind zwischen den 
Grenzen — 100® und — 20® bei einem Maschinen- 
wirkungsgrade von 0,60 schon 760 ind. Pferdestärken 
aufzuwenden mit einem Wärmeäquivalent von 
486000 Cal. stündlich, so dafs für die dritte Stufe 
eine Leistung von 1 117000 Cal. zu bewältigen bleibt. 
Rechnet man auf dieselbe, welche schon dem nor- 
malen Kühlmaschinenbetriebe entspricht, ca. 12®/o 
Strahlungsverluste, mithin eine Erhöhung der Kälte- 
leistung auf rund 1250000 Cal., so werden hierzu 
noch etwa 360 ind. Pferdestärken benötigt, und wir 
erhalten als Gesamtarbeitsaufwand 3;}0 -f- 760 + 360 
= 1450 ind. Pferdestärken, also effektiv ca. 0,7 kg 
flüssigen Sauerstoff pro 1 ind. Pferdestärke.^) 
Hierin ist indessen der Energieaufwand zur Darstel- 
lung des Sauerstoffes aus chemischen Verbindungen 
noch nicht inbegriffen. 

40. Verfahren von Linde. Das Problem der 
Verflüssigung schwer coercibler Gase, zunächst von 
atmosphärischer Luft, wurde in neuester Zeit auch 
von Prof. C. Linde in München in Angriff ge- 
nommen und in einer ebenso einfachen, wie von 
der bisher besprochenen gänzlich verschiedenen 
Weise gelöst. Linde stützte sich hierbei auf Ab- 
weichungen vom Mariotte-Gay-Lussacschen Gesetze, 
welches bekanntUch nur eine Abstraktion darstellt 
und infolgedessen bei keinem Gase wirklich voU- 



*) Durch Verteilung der Temperatarerniedrigang auf die 
3 Stufen könnte die Ausbeute auf rund 0,9 kg pro Pferd 
gesteigert werden. 
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kommen erfüllt ist. Diese Abweichungen beruhen 
in der gegenseitigen Anziehung der einzelnen Mole- 
küle aufeinander und treten darum um so stärker 
hervor, je dichter die Gase sind, also sowohl bei 
hohem Drucke, wie auch bei sehr niederer Tem- 
peratur. Läfst man ein dem Mariotte-Gay-Lussac- 
schen Gesetze, welches von den erwähnten An- 
ziehungskräften absieht, genau folgendes Gas unter 
Druck aus einer Mündung ausströmen, so kann eine 
Temperaturemiedrigung nur insoweit stattfinden, als 
nach dem Austritte unausgeglichene Strömungs- 
energie vorhanden ist. Kommt das Gas wieder zur 
Ruhe, so mufs auch diese Temperaturdifferenz, 
welche ohnehin nur sehr unbedeutend sein kann, 
sich verlieren. Diese Forderung der Theorie wurde 
nun von Thomson und Joule schon im Jahre 1862 
experimentell geprüft, wobei sich sowohl für Kohlen- 
säure, wie auch für trockene atmosphärische Luft 
ganz erhebliche Temperaturerniedrigungen ^) ergaben. 

^) Diese Abkühlungen sind für den Dmckunterschied 
von je 1 Atm. zu beiden Seiten des Drosselventils bei eben- 
falls angegebener Anfangstemperatur in der folgenden Ta- 
belle enthalten. 

Tabelle XXIY. 



Anfangliche 


Abkühlung 


Temperatur 


der Luft 


der Kohlensäure 


Cels. ! 


Cels. 


• Cels. 





0,276 


1,491 


+ 7,1 


0,263 


1,309 


35,6 


— 


1,020 


39,1 


0,224 


i — 


54,0 


— 


' 0,883 


92,8 


0,152 


— 


93,5 , 


— 


0,645 


97,5 ^ 


— 


0,640 
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Von diesen Versuchen nun ging Linde bei der 
Konstruktion seiner Vorrichtung aus, in welcher 
ihm ohne Zuhilfenahme anderer Körper (wie Äthy- 
len u. s. w.), als Kühlwasser zur Abfuhr der Koni- 
pressionswärme zunächst die Verflüssigung atmo- 
sphärischer Luft gelang. Die gröfste Schwierigkeit 
hierbei war ohne Zweifel die anfänglich notwendige 
Erniedrigung der Temperaturen in den Räumen, in 
denen die Verflüssigung stattfinden sollte, d. h. die 
Erreichung des Beharrungszustandes. Unter Ver- 
zichtleistung auf die Verdampfung leichter coörcibler 
Gase konnte hierzu nur die Erniedrigung der Tem- 
peratur der Luft beim Durchströmen durch ein 
Drosselventil benutzt werden, welche alsdann in 
einem Gegenstromapparat der nun zu diesem Ventil 
strömenden Luft begegnete und dieselbe somit ab- 
kühlte. Durch fortwährende Wiederholung dieses 
Prozesses mufste die Temperatur vor und hinter 
dem Drosselventil immer tiefer sinken, und schliefs- 
lich der Kondensations{)unkt erreicht werden. Der 
Gegenstromapparat, dessen sich Linde bediente, be- 
stand nun aus zwei ineinandergelegten, je 100 m 
langen Rohren von 30 und r)()nmi Hchteni Durch- 
messer, welche, wie Fig. 19;") zeigt, zusammen spiral- 
förmig aufgewunden wurden. Da ein Wärmeaus- 
tausch nur zwischen dem Inhalt des inneren, 
kleineren Rohres und der um dasselbe im gröfseren 
strömenden Luft beabsichtigt war, so mufste die 
ganze Spirale sorgfältig nach aufsen hin isoliert 
werden. Dies geschah in wirkungsvoller Weise 
durch Schafwolle. Die Doppelspirale, deren einzelne 
Windungen selbstverständhch sich ebenfalls nicht 
berühren, sondern voneinander wieder durch Schaf- 
wolle isoHert waren, ist in ein hohes, cylindrisches 
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Holzgefäfs eingebettet; und mündet das weitere Rohr 
unten, nachdem bei E das innere Rohr herausge- 
führt ist, bei F in einen eisernen Topf T, während 
das engere Rohr mit einem von aufsen einstellbaren 
Regulierventil R versehen neben dem weiteren in 
den Topf eintritt.^) 




Fig. 195. 

Während der Periode der Temperaturerniedri- 
gung durchläuft der Luftinhalt des Apparates einen 
Kreisprozefs nach dem anderen, indem immer die 
gesamte, aus dem Drosselventil R austretende ab- 
gekühlte Luft in dem weiteren Rohre bei ^wieder 
aufsteigt und im Gegenstrom die frisch ankommende 
nahezu auf ihre eigene Temperatur abkühlt. Bei 

') In der ersten Ausführung im Versuchslokale der 
Gesellschaft für Lindes Eismaschinen zu München 
hatte der Gegenstromapparat mit Umhüllung und Sammel- 
topf ein Gewicht von rund 1300 kg. 
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C aulserhalb des Gegenstromapparates trennen sich 
beide Rohre, das weitere mündet bei (r in das Saug- 
ventil einer Druckpumpe J\ während das engere 
Druckrohr mit dem Druckventil H derselben Pumpe 
verbunden ist. In diese Druckleitung ist noch ein 
Kühlapparat J zur Abführung der Komi)ressions- 
wärme eingeschaltet. K und L sind die Ein- und 
Austrittsstutzen für die Kühlflüssigkeit, als welche 
für gewöhnlich einfaches Brunnenwtisser zur Ver- 
wendung gelangt. Die Konstruktion des Kühlappa- 
rates bietet keine besonderen Einzelheiten und ähnelt 
vollständig den früher besprochenen , bei Kühl- 
maschinen üblichen Kondensatoren. Ist auch dieser 
Apparat im Gegenstrom angeordnet, so läfst sich 
die Luft ohne Schwierigkeit bis nahe auf die Wasser- 
zuflufstemperatur unter Abführung der gesamten 
Kompressionswärme (welche fast genau gleich ist 
dem Äquivalent der Kompressionsarbeit) abkühlen. 
Mit nahezu derselben Temperatur wird aber auch 
infolge des intensiven Wärmeaustausches auf dem 
Wege von F bis C die Luft aus dem Apt)arate J) 
von der Pumpe P angesaugt, so dafs die letztere 
durchaus unter normalen Temperaturverhältnissen 
arbeitet. 

Da die Temperatursenkung beim Durchströmen 
durch das Ventil B nach den Versuchen von Thom- 
son und Joule nahezu proportional dem Spannungs- 
abfall ist, so empfiehlt es sich, um rasch unter den 
kritischen Punkt des zu verflüssigenden Gases herab- 
zukommen, die obere Pressung in der Maschine so 
hoch als möglich, etwa auf 65 Alm. zu verlegen. 
Würde man dann die Luft immer wieder bis auf 
den Atmosphärendruck expandieren lassen, so wäre 
anderseits eine sehr bedeutende Temperatur- 
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Steigerung im Kompressor P die Folge. Aus diesem 
Grunde wurde auch die Saugspannung der Vor- 
richtung ziemlich hoch, und zwar mit 22 Alm. wenig 
unter der in Kohlensäurekühlmaschinen üblichen 
angenommen, womit der weitere Vorteil einer be- 
deutenden zirkulierenden Menge, also auch einer 
intensiveren Ausnutzung der Vorrichtung verbunden 
ist. Aufserdem ist es bei schon hoher Pressung im 
Niederschlagsgefäfse nicht nötig, mit der Temperatur 
dort allzutief herabzugehen, bevor die Verflüssigung 
beginnen kann. Dals der ganze Prozels der Tem- 
peraturemiedrigung bei grofsen Dimensionen des 
Apparates trotzdem einen erheblichen Zeitaufwand 
erfordert, im gegebenen Falle ca. 17 Stunden^), ist 
ja angesichts der unvermeidlichen Verluste durch 
Eindringen unerwünschter Wärme von aufsen und 
der Notwendigkeit, auch die ganze beträchtliche 
Metallmasse der Doppelspirale und des Gefäfses T 
abzukühlen, erklärhch. 

Dieses Eindringen von Wärme steigert sich 
naturgemäfs mit abnehmender Temperatur im Innern 
der Doppelspirale und des Gefäfses T und erreicht 
sein Maximum in dem Momente, in welchem die 
Verflüssigung beginnt. Alsdann würde notwendig 
der Druck in allen Teilen der Vorrichtung rasch 
sinken, da die verflüssigte Luftmenge nicht mehr 
an der Zirkulation teilninnnt. Um nun ein kon- 
tinuierliches Arbeiten im Beharrungszustand zu er- 
möglichen, ist es notwendig, den Niederschlag in T 



^) Diese Zeitdauer und damit auch das Verhältnis der 
schädlichen Ei nstrahlungs Verluste zur nutzbaren Kälteleistung 
nimmt naturgemäfs ab, wenn die den Apparat passierende 
Luftmenge steigt, d. h. bei Anwendung gröfserer bezw. rascher 
laufender Kompressoren. 
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durch frisch eingepumpte Luft zu ersetzen. Dies 
geschieht durch einen in der Skizze nicht verzeich- 
neten Kompressor, welcher frisclie Luft aus der 
Atmosphäre, die vorher in einem mit (•hlorcalciuni 
gefüllten Cylinder nahezu vollständig getrocknet 
wurde, ansaugt und auf die Maximalprrssung im 
Verflüssigungsapparate komprimiert. Die Kom- 
pressionswärme wird dieser Luft in einem dem 
Kühler J genau entsprechenden Ai)parate vorlier 
entzogen, sodafs dieselbe, bei .1 eintretend, sich an 
der Stelle B mit der in Cirkulation befindlichen 
Luft sofort vereinigen kann. 

Auf die Trocknung der frisclien Ijuft mufs die 
gröfste Sorgfalt verwendet werden, da nicht nur der 
Wassergehalt derselben beim Niedcrsclilagen und 
nachherigen Gefrieren erhebliche schädliche Wärme- 
mengen frei werden läfst, sondern das etwa ge- 
bildete Eis bald die Rohrleitungen verstopfen und 
jedes Weiterarbeiten unmöglich machen würde. Li 
der Versuchsvorrichtung von Linde waren übrigens 
diese Schwierigkeiten vollständig überwunden wor- 
den, sodafs sich keine Störung durch Wassernieder- 
schläge oder Eisbildung gezeigt hat. 

Diese gebildete Flüssigkeit konnte schlielslich 
durch das aufserhalb des Kühlers befindliche \^entiir 
abgelassen werden. Sie zeigt im allgemeinen die 
Eigenschaften flüssigen Sauerstoffes, von dem sie 
bis zu 70 % enthält, während die Luft in der At- 
mosphäre niK ca. 20% besitzt. Auch ergab sich, 
wie schon von Dewar beobachtet worden war, dafs 
der noch restliche Stickstoft'gehalt des gewonnenen 
Flüssigkeitsgemisches an der Atmosphäre rascher 
verdunstet als der Sauerstoff; nach einer Weile 
z. B. färbt sich das anfänglich farblose Gemisch, 

Lo rem, Neuere Kühliuaschinen. 3. Aufl. 21 
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welches an der Atmosphäre intensiv siedet, leicht 
bläulich, eine Färbung, welche dem flüssigen Sauer- 
stoff zukommt. 

Auf demselben Prinzip, wie der Lindesche Ap- 
parat, beruht ein neuerdings von W. Hampson in 
London konstruierter, der sich durch seine kompen- 
diöse Form besonders für den Laboratoriumsgebrauch 
eignet. Er weicht von dem Lindeschen nur insofern 
ab, als die Zuleitung zum Regulierventil nicht in 
die Rückleitung als engeres Rohr verläuft, sondern 
in Form eines dünnen Kupferrohres mit zahlreichen 
Windungen in den von dem zurückkehrenden Gase 
erfüllten Innenraum des Apparates verlegt ist. An 
der intensiven Wirkung dieses Apparates, aus dem 
schon nach 16 Minuten flüssige Luft entnommen 
werden kann, erkennt man, dafs es wesentlich auf 
die Grölse der Wärmedurchgangsfläche, weniger aber 
auf die Form derselben ankommt. Der Hampsonsche 
Apparat kann übrigens auch unter Umgehung des 
Kompressors durch eine das betreffende Gas mit 
etwa 200 Atm. enthaltende Bombe gespeist werden. 

Zu solchen Pressungen war auch schon Linde 
übergegangen und zwar für den Betrieb seiner für 
den Laboratoriumsgebrauch bestimmten Apparate, 
deren Konstruktion aus Fig. 196 ersichtlich ist. 
Er ging dabei von der (im Gasgesetze begründeten) 
Thatsache aus, dafs die Verdichtungsarbeit einer 
bestimmten Gasmenge nicht durch die absoluten 
Pressungen, sondern nur durch das Pressungsver- 
hältnis bestimmt ist, dafs also z. B. die Verdichtung 
von 1 kg Luft von 100 Atm. auf 200 Atm. dieselbe 
Arbeit erfordert, wie diejenige von 1 Atm. auf 2 Atm. 
Da nun anderseits die Thomsonsche Abkühlung 
mit der Pressungsdifferenz vor und hinter dem 



Die Eneogang und Verwendung von Kalte etc. 32»-) 

Regulierventil wächst, so war bei der Wahl hoher 
Drucke eine raschere und intensivere Abkühlung bei 
verhältnismäfsig geringer Arbeitsleistung zu er- 
warten, als bei Anwendung mäfsiger Pressungen. 

Der Lindesche Apparat arbeitet infolgedessen 
mit 2 Kompressoren, von denen der gröfsere r die 
Luft aus der Atmosphäre entnimmt und auf einen 




Flg. 196. 



Druck Px = 16 Atm. verdichtet in die Saugleitung 
des kleineren Cylinders d pumpt, der seinerseits die 
Luftspannung auf p^ = 200 Atm. erhöht. Die Cy- 
linder sind, mit Wassermänteln vorsehen , in denen 
auch noch Rohrspiralen zur Abkühlung der ver- 
dichteten Luft liegen. Die hochgespannte Luft ge- 
langt nun durch eine zur Absclieidung von Feuchtig- 
keit und Schmieröl bestimmte, mit Manometer ver- 
sehene Flasche /, und nach einer nochmaligen Ab- 
kühlung in g in das innerste Rohr der dreifachen 
Spirale des Verflüssigungsapparates, wird durch das 

21* 
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Regulierventil a auf 16 Atm, abgedrosselt und strömt 
dann grölstenteils durch das mittlere Rohr wieder 
der Saugleitung des Hochdruckkompressors d zu, 
wo sie sich mit der vom Niederdruckkompressor 
gelieferten Druckluft vereinigt. Ein kleinerer Teil 
der in a abgedrosselten Luft tritt weiter durch das 
Regulierventil b, hinter dem nunmehr die tiefste 
Temperatur erreicht wird und zwar bei einer Pressung 
wenig höher als der Atmosphärendruck. Die ver- 
flüssigte Luft sammelt sich alsdann in der Dewar- 
schen doppelwandigen Flasche /-, aus der sie durch 
das Hähnchen h abgelassen werden kann, während 
der noch gasförmige Rest unter Abgabe seiner Kälte 
durch das andere Rohr des Apparates ins Freie 
entweicht. Mit einem solchen, übrigens recht kom- 
pendiosen und bequem zu handhabenden Apparate, 
bei dem die Verflüssigung etwa nach l^/g bis 2 stün- 
digem Arbeiten begann, erzielte man im darauf- 
folgenden Beharrungszustande stündlich etwa 1 1 
sehr sauerstoffreiche Luft (etwa 1,1 kg) mit einem 
Arbeitsaufwand von 3 PS, etwa pro 1 PS und 
Stunde 0,37 kg. 

Der industriellen Verwendung derartig 
verflüssigter Gase und besonders der Luft steht nun 
in der Unmöglichkeit, sie längere Zeit aufeubewahren, 
ein grofses Hindernis entgegen. Nichtsdestoweniger 
ist die flüssige Luft (Oxy liquid genannt) nicht 
blofs ihrer intensiven Kältewirkung wegen geschätzt, 
sondern hat sich auch in die SprengstofEtechnik ein- 
geführt. Man stellt jetzt mit Holzkohlepulver ge- 
füllte Patronen (bis zu 60 mm Durchm.) dar, welche 
durch einen Lindeschen Apparat dicht vor der Ver- 
wendungsstelle mit flüssiger Luft getränkt werden, 
und die wenigstens auf eine Zeitdauer bis zu 
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15 Minuten ihre volle Sprengkraft behalten. Die 
Isolierung der Patronen geschieht durch Papier- 
hülsen, die Zündung auf gewöhnlichem Wege durch 
Knallquecksilberkapsel und Bickford-Schnur. 

Der Schwerpunkt des 
Lindeschen Verfahrens liegt 
indessen weniger hierin, als 
in der durch die obenge- 
nannten Thatsachen ermög- 
lichten Trennung der 
beiden in der Luft 
gemischten Gase auf 
mechanischem Wege. 
Zu diesem Zwecke verflüssigt 
Linde (siehe Fig. 197) die 
in der Druckleitung heran- 
kommende , hochgespannte 
Luft gröfstenteils schon vor 
dem Regulierventil r-j, in- 
dem er sie noch durch ein 
Spiralrohr, welches im Sam- 
meltopfe S selbst liegt, hin- 
durchströmen, das sauerstoff- 
reiche Kondensat im Sam- 
meltopfe dagegen durch ein 

weiteres Regulierventil rg-in einen zweiten Gegen- 
stromapparat übertreten läfst, in welchem es voll- 
ständig verdampft und seine niedere Temperatur 
so der in diesem Apparate, der ebenfalls aus zwei 
ineinander gesteckten Rohrspiralen besteht, heran- 
kommenden Luft mitteilt. Die hochgespannte Luft 
wird demnach schon vorher in 2 Druckleitungen 
und N übergeführt, welche sich erst vor dem 
Sammeltopfe bei h vereinigen; werden nun die Pres- 




Fig. 197. 
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sungen so geregelt, dafs im Sammeltopfe nur mehr 
ein kleiner Überdruck über die äufsere Spannung 
besteht, so kann man auf diese Weise unter Wieder- 
gewinnung der gesamten Kälte in der verflüssigten 
Luft am äufseren Ende des einen Gegenstromappa- 
rates nahezu reinen Stickstoff, am anderen dagegen 
Sauerstoff von atmosphärischem Drucke und ca. 0^ 
auffangen. 

Über die hierbei erzielte Ausbeute an Sauer- 
stoff, der naturgemäfs nicht rein sein kann, sind 
noch keine Erfahrungs werte veröffentlicht, darum 
wäre es auch verfrüht, über die Konkurrenzfähigkeit 
dieses, jedenfalls genial erdachten Verfahrens mit 
den bisher gebräuchlichen rein chemischen Methoden 
(z. B. der Brin sehen aus Baryumsuperoxyd, welches 
durch Sauerstoffaufnahme aus der Luft immer wieder 
regeneriert werden kann) ein Urteil zu fällen. 

Wenn sich auch nicht alle Hoffnungen erfüllen 
sollten, welche man an die Lindeschen Methoden 
geknüpft hat, so steht doch soviel fest, dafs durch 
dieselben die Technik der tiefen Temperaturen um 
ein neues, gegenüber den älteren Verfahren nicht 
nur wirksameres, sondern auch viel einfacheres Mittel 
bereichert wurde, welches sich würdig an die an 
sich schon bedeutsame Ausbildung der Ammoniak- 
kompressionsmaschine, die man ja ebenfalls Linde 
verdankt, anreiht. 
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Die Feststellung der Leistung von Kühl- 
maschinen. 

41. Naehweis der Kälteleistung ans der Eiserzen- 
gung. Der immer schärfer werdende KouknrreMizkampf 
auf dem Gebiete der Kälte-Industrie hat neben man- 
cherlei praktischen Übelständen, welche sich haupt- 
sächlich auf die Zahlungsbedingungen erstrecken, doch 
entschiedene Fortschritte in der Ausführung der 
Kühlmaschinen zur Folge gehabt. Dies macht sich vor 
allem in der Präcision der in der Neuzeit angebotenen 
und — was die Hauptsache ist — meistens auch 
ohne Schwierigkeit eingehaltenen Garantien in Bezug 
auf Leistung und Arbeits- bezw. Dampfverbrauch 
solcher Anlagen vorteilhaft geltend. Auch auf Nach- 
weis dieser Garantien, der früher nur selten und 
dann auch vorwiegend durch Ingenieure der aus- 
führenden Fabriken dem Besteller geliefert wurde, 
wird jetzt viel mehr Wert gelegt und die Vornahme 
solcher Versuche trotz der damit notwendig verbun- 
denen Kosten durch unparteiische Sachverständige 
bevorzugt. Im folgenden sollen imn die bei sol- 
chen Versuchen angewandten Methoden kurz be- 
sprochen und in Bezug auf ihre Zuverlässigkeit 
einer Kritik unterzogen werden. Diese Erörterung 
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dürfte um so notwendiger sein, als man sich mit 
der Versuchsanordnung dem praktischen Betriebe, 
der häufig nicht einmal auf kürzere Zeit, d. h. mehrere 
Stunden, unterbrochen werden darf, anschhefsen 
mufs, auch wenn darunter die Genauigkeit der zu 
gewinnenden Ergebnisse etwas leiden sollte. Immer- 
hin läfst sich bei einiger Sorgfalt und der mit der 
Zeit sieh einstellenden Gewandtheit fast stets eine 
recht befriedigende Genauigkeit erreichen, welche 
die Beurteilung der wichtigsten Garantiewerte er- 
möglicht. 

Von der Ermittelung der häufig auch der Ga- 
rantie unterworfen en Kompressorarbeit können 
wir an dieser Stelle absehen, da wir dieselbe schon 
in § 20 eingehend erörtert haben. 

Die hier in Frage kommenden Versuche be- 
zeichnet man, da ihr Hauptzweck die Ermittelung 
einer Wärmemenge, d. i. der Kälteleistung während 
der Zeiteinheit und zwar unter vorgeschriebenen 
Temperaturverhältnissen , ist, im allgemeinen als 
kalorimetrische Versuche. Wärmemengen 
sind aber nur nachweisbar an ihren körperlichen 
Trägern, deren Natur, insbesondere deren Aggregat- 
zustand demnach für den Versuch als mafsgebend 
anzusehen ist. 

Scheinbar am bequemsten gestaltet sich nun 
die Wägung fester Körper, also z. B. der Nach- 
weis der Kälteleistung einer Maschine durch das 
gebildete Eis, dessen Schmelzwärme mit 79 Cal. pro 
1 kg für atmosphärischen Druck als bekannt und 
unveränderlich angesehen werden darf. Wenn es 
auch keine Schwierigkeiten bietet, die Temperatur 
des Gefrierwassers vor seinem Einbringen in die 
Eiszellen des sog. Generators zu messen, so ist doch 
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diejenige des erzeugten Elises, welche bei der langen 
Gefrierdauer wohl meist der mittleren Sooletempc- 
ratur im Generator gleich ist, weniger sicher, und 
schlierslich darf man nicht übersehen, dafs die 
Wägung nur mit einzelnen ausgehobenen Blöcken 
vorgenommen werden kann, da die vollständige 
Wägung ganzer Zellenreiben in gefülltem und leerem 
Zustande, insbesondere bei grofsen Generatoren, zu 
zeitraubend ist. Das Ausbringen der Eisblöcke ist 
aber erst nach dem Eintauchen der gefüllten Zellen 
in ein Abtaugefäfs möglich, also durch einen ge- 
wissen Schmelz Verlust, der sich, da ein Auffangen 
des Schmelzwassers beim Umkippen der Zellen un- 
thunlich ist, jeder Ermittelung entzieht. Man behilft 
sich darum meistens mit der Abwägung einzelner 
Blöcke als Stichproben, wobei auf eine möglichst 
gleichartige Füllung der einzelnen Zellenreihen zu 
achten ist, und schätzt den Schnielzverlust auf etwa 
5 bis 10%. Das Gesamtergebnis dieses Verfahrens 
kann demnach auch bei sorgfältigster Tem{)eratur- 
bestimmung nur sehr wenig genau ausfallen, wes- 
halb die Ermittelung der Kälte aus der Kis- 
leistung einer Maschine mit Recht auch als die 
ungenaueste Versuchsmethode angesehen werden 
mufs. Einer Verbesserung ist dieselbe indessen da- 
durch fähig, dafs man die Zellen mit Wasser 
möglichst gleichartig füllt und die Füllung selbst 
etwa durch Ausmessung der sog. Füllvorrichtung 
bestimmt. Diese Ausmessung geschieht bei unregel- 
mäfsiger Form des Gefäfses am einfachsten durch 
Einbringen einer vorher abgewogenen, zur Füllung 
sämtlicher Zellen einer Reihe hinreichenden Wasser- 
menge, deren Spiegelliöhe alsdann durch eine Marke 
festgehalten wird. Bis zu dieser Höhe mufs 
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alsdann jedesmal nachgefüllt werden, um sicher zu 
sein, dafs jede Zellenreihe dieselbe Wassermenge 
erhält. Ist das Füllgefäfs mit einem Überlaufe 
versehen, so bildet die Unterkante desselben diese 
Marke, wodurch die Kontrolle der gleichmäfsigen 
Füllung der Reihen sehr erleichtert wird. Um die 
Füllung der einzelnen Zellen braucht man sich dann 
ebenso wenig zu kümmern, wie um den Schmelz- 
verlust beim Ausbringen des Eises. Diese Methode 
ist entschieden viel genauer als die mehrfacli aus 
geführte Entnahme von Stichproben einzelner Zellen 
deren mittlere Füllung durch die Spiegelhöhe fest 
gestellt wird. Immerhin darf man nicht vergessen 
dafs infolge der unsicheren Feststellung der wirk 
Heben Mitteltemperatur der Eisblöcke eine Ungenauig 
keit übrig bleibt, welche niemals ganz beseitigt, 
sondern nur durch ein etwas längeres Verweilen der 
schon fertigen Eisblöcke im Generator, sofern dies 
zulässig ist, vermindert werden kann. Dieses Ver- 
weilen bringt nämlich einen Ausgleich der Tempe- 
ratur im Innern der Blöcke mit derjenigen an der 
Aufsenfläche mit sich, der indessen bei der geringen 
Wärmeleitungsfähigkeit des Eises nur langsam sich 
vollzieht. Da die spezifische Wärme des Eises 
nahezu = 0,5 ist, und die mittlere Sooletemperatur 
der meisten Generatoren sich um — 6® C. bewegt, 
so entspricht der Abkühlung des Eises vom Gefrier- 
punkt auf die Sooletemperatur eine Wärmemenge 
von 0,5 • 6 = 3 Cal. für je 1 kg. Wird jedoch der 
Block unmittelbar nach dem Ausfrieren des Kernes, 
der dann keine tiefere Temperatur als 0*^ C. besitzt, 
ausgehoben, so kann man die Mitteltemperatur des 
Eises auf etwa — 3 ® bis — 4 ® C. abschätzen, was 
einer Abkühlungs wärme von 1,5 bis 2 Cal. pro 1 kg 
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entspricht. Innerhalb der Differenz von liöchstens 
1,5 Cal. pro 1 kg bewegt sich demnach der bei 
dieser Methode in Frage kommende Fehler. Wird 
das Eis aus Wasser von -f- 10** C. gebildet, so er- 
fordert 1 kg bis zum Gefrieren eine Wärme-Ent- 
ziehung von 10 + 79 = 89 Cal., bezw. mit der Ab- 
kühlung des Eises 92 bezw. 90,5 Cal., so dafs der 
Fehler im ganzen noch nicht 2% betrögt. Damit 
aber kann man im allgemeinen zufrieden sein, da, 
wie wir später sehen werden, eine gröfsere Genauig- 
keit auch mit anderen Methoden nicht erzielt werden 
kann. 

Wenn sich somit das Erniittelungsvcrfahren der 
Kälteleistung von Eismaschinen dadurch verbessern 
läfst, dafs man statt des gewonnenen Eises die zu 
seiner Bildung eingebrachte Wasserniengo feststellt, 
so hat man immerhin nur die reine Nettoleistung 
der Maschine bestimmt. Vergleicht man dann die- 
selbe mit entsprechenden Worten an Kühlmaschinen, 
denen die Wärme durch eine zirkulierende Soole- 
menge (wie z. B. bei der Kellerkühlung von Brau- 
ereien) zugeführt wird, so wird man diese meistens 
bei derselben Maschinenarbeit, sowie denselben Tem- 
peraturen im Verdampfer und Kondensator gröfser, 
also günstiger finden. Den Aul'schlufs für diese 
Erscheinung liefert dann die Wärmebilanz, d. h. die 
gleichzeitige Feststellung der indizierten Kompressor- 
arbeit und der Kondensatorleistung. Zieht man das 
Äquivalent der ersteren (d. h. die Anzahl der 
Pferdestärken, multipliziert mit 636,8, der Zahl der 
Wärme-Einheiten, welche durch Vernichtung von 
1 PS. entstehen) von der letzteren ab, so erhält 
man die Bruttokälteleistung der Maschine, 
welche sich bei reinen Eismaschinen in der That 
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meist bedeutend gröfser als die oben besprochene 
Nettoleistung herausstellt. Arbeitet nun der Konden- 
sator unter Temperaturen, welche sich nur wenig 
von der Temperatur ihrer Umgebung unterscheiden, 
so kann man die auf denselben einwirkenden Neben- 
umstände vernachlässigen, und die Differenz der 
Brutto- und Nettokälteleistung stellt nichts anderes 
dar als die Verluste, welche durch Eindringen 
äufserer Wärme auf dem Wege der Leitung und 
Strahlung in dem Generator entstehen. Bei Eis- 
generatoren ist nun wegen des erheblichen Raumes, 
den die Eiszellen mit der sie umgebenden Soole 
einnehmen, die diesen störenden Einfliissen aus- 
gesetzte Oberfläche viel gröfser wie bei gewöhn- 
Hchen Verdampfern, womit die relativ bedeutenden 
Verluste hinreichend begründet erscheinen. 

Zum Schlüsse mag noch darauf hingewiesen 
werden, dafs mit dem eben geschilderten Verfahren 
einigermafsen zuverlässige Ergebnisse nur dann er- 
reichbar sind, wenn streng auf die Einhaltung des 
Beharrungszustandes geachtet wird, d. h. wenn die 
Temperatur der Salzsoole infolge gleichmäfsigen Er- 
satzes des entnommenen Eises durch eingebrachtes 
Wasser thunlichst in denselben Zeitabschnitten auf- 
recht erhalten wird. Insbesondere sollte die schliefs- 
liche Temperatur der Soole, um alle mehr oder 
weniger ungenauen Korrektionen zu vermeiden, 
stets mit der anfänglichen übereinstimmen. Bemerkt 
man gegen das Ende des Versuches ein Steigen der 
Soole temperatur, so wird man demselben durch ein- 
oder zweimalige Verlängerung der Periode der Eis- 
entnahme vorbeugen können, während man beim 
Sinken der Temperatur die Entnahme etwas be- 
schleunigt. Dabei darf aber keinesfalls übersehen 
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werden, dafs die etwa rascher entnommenen 
Reihen auch wirklich durchgefroren sind, da 
andernfalls leicht ein sehr bedeutender Feliler 
sich einschleichen kann. 

42. Das Abkühlungsverfahren. Läfst sich 
bei einer Kühlmaschine ein Beharrungs- 
zustand überhaupt nicht erzielen, etwa infolge 
zeitweiliger Einschaltung von Süfswasser- 
kühlem und Eisgeneratoren im Brauereibe- 
triebe, oder aber steht den mit der Unter- 
suchung betrauten Personen keine Zeit zur 
Vorbereitung derselben bezw. zur Erzielung 
des Beharrungszustandes zur Verfügung, so 
bleibt meistens nichts anderes übrig, als unter 
Ausschaltung aller äufseren Wärmequellen 
auf kurze Zeit den Verdani{)fer allein mit 
seinem Sooleinhalt von einer bestimmten 
oberen Temperatur auf eine tiefere herunter- 
zukühlen. Dient der Verdampfer gleich- 
zeitig als Eisgenerator, so sind die Zellen aus 
demselben vorher zu entfernen und soviel 
Soole nachzufüllen, dafs dieselbe ihre normale 
Höhe wieder besitzt. Bleibt alsdann das 
Rührwerk im Gange, so arbeitet die Maschine 

— abgesehen von der ständigen 
Temperaturabnahme im Verdampfer 

— unter normalen Verhältnissen. 
Es braucht wohl kaum hervorge- 
hoben zu werden, dafs man die 
Sooletemperatur nicht nur in kurzen 
Intervallen, etwa alle 10 Minuten, 
sondern auch an mehreren Stellen 
im Generator ablesen sollte, um zu- 
Mittelwerte für jeden 
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Zeitpunkt zu gewinnen. Die hierbei entstehende 
Schwierigkeit der Feststellung der Sooletemperatur 
in gröfseren Tiefen läfst sich leicht dadurch um- 
gehen, dafs man die Thermometer, wie in Fig. 198 
angedeutet, in Blechbüchsen (zur Not sind alte 
Konservenbüchsen verwendbar) vermittelst eines 
langen Holzstieles befestigt und eventuell durch 
einige Bleigewichte beschwert in den Apparat 
versenkt. Beim raschen Herausheben bleibt alsdann 
das Thermometer in derselben Soole, die es unten 
umgeben hat, und zeigt aufsen ohne nennenswerten 
Fehler deren Temperatur an. Sind dagegen, wie 
z. B. an Lindeschen Luftkühlapparaten, seitliche, in 
das Innere der Soole ragende, mit Glycerin oder 
Soole gefüllte Thermometerhülsen vorhanden, so 
umwickelt man zweckmäfsig die Kugel des Thermo- 
meters mit leichtem Stoff oder Putzwolle, damit 
nicht schon beim Herausziehen zum Zwecke der 
Ablesung der Faden infolge des Einflusses der Aufsen- 
temperatur steigt. 

Nach diesen geringfügigen Vorkehrungen ver- 
läuft der Versuch, bei dem man nicht verfehlen 
wird, wenn möglich den Kompressor zu indizieren und 
die Kondensatorleistung (worauf wir weiter unten 
noch zurückkommen) festzustellen, ganz glatt und ist 
meistens, wenn man etwa bei einer Sooletemperatur 
von ® angefangen hat und die Abkühlung bis etwa 
— 7 bis 8® fortsetzt, in 1 bis 2 Stunden erledigt. 

Die beobachteten mittleren Temperaturen trägt 
man zweckmäfsig als Funktion der Zeit graphisch 
auf und erhält so ein Diagramm, wie es in Fig. 199 
dargestellt ist. Die Temperaturkurve wird, wenn 
die Umdrehungszahl der Maschine während des 
Versuches keine erheblichen Schwankungen erlitten 
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und auch sonst keine störenden Einflüsse dazwischen- 
getreten sind, stets einen stetigen Verlaut nehmen, 
so zwar, dals die Tempe- j ^^ 
ratur anfänglich stärker, 
bei tieferen Sooletempera- 
turen dagegen langsamer 
sinkt. Diese Stetigkeit 
bietet überdies Gelegen- 
heit, etwaige fehlerhafte 
Ablesungen nachträglich 
zu korrigieren , weshalb 
man bei diesem Verfahren 
niemals die Aufzeichnung 
der Temperaturkurve ver- 
säumen sollte. Diese Auf- 
zeichnung ist aber auch 
dadurch von grofsem Nutzen, weil sie geeignet ist, 
auf einen für diesen Versuch manchmal sehr stö- 
renden Umstand aufmerk- 
sam zu machen. Zeigt 
nämlich die Temperatur- 
kurve eine auffallende Un- 
stetigkeit an einer be- 
stimmten Stelle, wie z. B. 
in Fig. 200 bei — 3,5 o, so 
mufs man auf das plötz- 
liche Hinzutreten einer 
vorher unwirksamen 
Wärmequelle schliefsen. 
Diese liegt nach den Er- 
fahrungen des Verfassers 
stets im Ausscheiden von 
Salz aus der in diesem Falle zu schwachen Soole auf 
der Oberfläche der Verdampferrohre. 



to Hin. 




336 



Kapitel X. 



Fig. 201 




vr. 



Von der Richtigkeit dieser Vermutung kann man 
sich leicht durcli den Vergleich der durch das 
X'erdampfermanometer angezeigten Temperatur im 
Innern dieser Rohre mit der gleichzeitig in der Soole 
herrschenden überzeugen. Man wird in diesem 
Falle stets Differenzen von 8 bis 10® C. feststellen, 
während unter normalen Verhältnissen, unter denen 
die Rohre nicht mit einer isolierenden Salz- und 
Eisschicht bedeckt sind, diese Differenz 4 bis 6® 

beträgt. Diese insbesondere 
bei Luftkühlapparaten, deren 
Soole mit der zu kühlenden 
Luft in Berührung kommt 
und dieser Wasser entziehend 
längere Zeit vor dem Ver- 
suche keine Verstärkung 
durch Salzzusatz erfahren 
hat, recht häufige Erschei- 
nung deutet darum auch 
auf ein sehr unökonomisches 
Arbeiten der Anlage hin. 
j^^^Man erkennt daraus, dafs 
es durchaus nicht genügt, 
den Salzgehalt der Soole so hoch zu bemessen, dafs 
er bei der tiefsten Sooletemperatur dieselbe vor dem 
Gefrieren schützt, sondern dafs hierfür ein der Tem- 
peratur im Innern der Rohre nahekommender Wert 
malsgebend ist. 

An den Abkühlungsversuch wird häufig, um den 
Einflufs der Umgebung des in Frage stehenden 
Apparates festzustellen, ein Erwärmungsversuch 
bei ausgeschaltetem Kompressor und geschlossenem 
Regulierventil, aber in Bewegung bleibendem Rühr^ 
werk angeschlossen und, wenn möglich, so lange 
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fortgesetzt, bis die anfängliche Temperatur wieder 
erreicht ist. Dies wird natürlich um so langsamer 
geschehen, je näher die übrigens als gleichbleibend 
vorausgesetzte äufsere Temperatur derjenigen in der 
Soole liegt, und je besser der Apparat isoliert ist. 
Die diesem Versuch entsprechende Temperaturkurve 
wird demnach einen Verlauf etwa nach Fig 201 an- 
nehmen. Sind die Rohre dagegen mit ausgeschie- 
denem Salz oder Eis bedeckt, so wird dieses zu- 
nächst wieder unter dem Einflüsse der von aufsen 
eindringenden Wärme aufgelöst, sodafs oft längere 
Zeit hindurch gar keine Temperaturzunahme be- 
merkbar ist. In diesem Falle hat der Erwärmungs- 
versuch naturgemäfs keinen Zweck, wie denn auch 
der vorhergehende Abkühlungsversuch wenigstens 
unterhalb der Unstetigkeitsstelle der Temperatur- 
kurve Fig. 200 als unbrauchbar anzusehen ist. 

Was nun die Verwendung dieser Ver- 
suchsergebnisse zur Ermittelung der 
Kälteleistung betrifft, so verfährt man gewöhn- 
lich in der Weise, dafs man zunächst aus der im 
Verdampfer befindlichen Soolemenge und dem (meist 
aus der Versandtfaktura oder der Konstruktions- 
zeichnung zu entnehmenden) Metallgewicht des 
Gefäfses und der darin befindlichen Rohre mit 
Hilfe der spezifischen Wärmen dieser Grölsen den 
Wasserwert W der abgekühlten Masse bestimmt. 
Dabei bleibt die Isolation, deren Temperaturände- 
rung sich durchaus der Beobachtung entzieht, 
während auch ihr Gewicht selten und ihre spezi- 
fische Wärme niemals genau bekannt sind, unberück- 
sichtigt, was man damit begründet, dafs dagegen 
die Abkühlung der Metallteile derjenigen der Soole 
gleich und darum zweifellos etwas zu hoch ange- 

Lorens, Neuere Kühlmasehinen. 3. Aufl. 22 



338 Kapitel X. 

nommen wurde. In dieser Vernachlässigung der 
Isolation einerseits und der Annahme über die Ab- 
kühlung der Metallteile, liegt nun die Schwäche des 
ganzen Verfahrens, welche auch nicht durch einen 
darangeschlossenen Erwärmungsversuch, der für sich 
nur die mit derselben Ungenauigkeit behaftete äufsere 
Wärme ergibt, beseitigt werden kann. Eine gewisse 
Kontrolle wird indessen ermöglicht äurch die schon 
oben als zweckmäfsig bezeichnete gleichzeitige Fest- 
stellung der Kompressor- und Kondensatorleistung, 
aus denen sich die theoretische Kälteleistung Q er- 
gibt. Hat man nun z. B. eine stündliche Abkühlung 
innerhalb des der Garantie entsprechenden Tempe- 
raturintervalles von t^ gefunden und festgestellt, 
dafs weiterhin beim Erwärmungsversuche bei den 
gleichen Mitteltemperaturen der Soole und Um- 
gebung in derselben Zeit die erstere um Jt stieg, 
so muls die Gleichung 

Q = W (t+ Jt) (1 

erfüllt sein. Hieraus kann man nun rückwärts W 
bestimmen und diesen Wert mit dem oben aus den 
Gewichten und der spezifischen Wärme berechneten 
vergleichen. Mit einer Übereinstimmung bis auf 4% 
mufs man sich im allgemeinen begnügen und kann 
dann den Wert Wt als Nettokälteleistung 
aussprechen. Wenn auch dieses Verfahren hiernach 
eine ziemlich bescheidene Genauigkeit^) zuläfst, so 
wird es doch recht häufig angewandt und zwar nicht 
allein aus den im Eingang erwähnten Gründen, 
sondern auch, weil es wenigstens gestattet, die ver- 

1) Natürlich darf man nicht auch noch den Wasserwert 
der Metallteile des Gefäfses vernachlässigen, der insbesondere 
bei mittleren und kleineren Verdampfern leicht bis zu 20 "/o 
desjenigen der Soole ausmacht. 
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hältnismäfsige Abnahme der Kälteleistung bei — 
sonst gleiche Zustände vorausgesetzt — immer tiefer 
sinkenden Verdampfertemperaturen festzustellen. 
Hierzu habe ich es auch selbst mehrfach mit Er- 
folg benutzt und manche praktische Erfahrung über 
das Verhalten einzelner Maschinen bei sinkenden 
Temperaturen daraus gewonnen. 

Die in der Unbestimmtheit des Wasserwertes W, 
welche insbesondere dann besonders schwer wiegt, 
wenn z. B. bei Verdunstungskondensatoren die Er- 
mittelung der Bruttokälteleistung und mit derselben 
die Kontrolle von Q nicht durchführbar ist, liegende 
Ungenauigkeit läfst sich übrigens durch einen zweiten 
Versuch beseitigen, den man nach Vergrölserung 
von W um einen bekannten Betrag vornimmt. Zu 
diesem Zwecke vermehrt oder vermindert man ein- 
fach die im Apparate enthaltene Soolemenge und 
erhält alsdann, wenn w den Wasserwert des Zusatzes 
bedeutet, mit derselben Kälteleistung 

Q = [W-\-w) )V + ^^). . . . (2 

Aus (1) und (2) folgt schliefslich 

t—ifj^jt — jif' ' • • ^^ 

Dieses Verfahren hat den grofsen Vorzug, dafs 
man die ganze Messung des Wasserwertes an einem 
Körper von verhältnismäfsig geringem Gewicht aufser- 
halb des Verdampfers, also mit beliebiger Genauig- 
keit vornehmen kann. Es ist dies aber auch um so 
notwendiger, als alle Fehler, welche hierbei begangen 
werden, in gleichem Verhältnis zu der Gröfse W auf- 
treten, wie aus (3) deutlich hervorgeht. Hat man 
z. B. durch den ersten Versuch eine Temperatur- 
abnahme von ^ = 3,5® und eine nachherige Erwär- 

22* 
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mung von Jt = 0,2 ® pro Stunde bei derselben Mittel- 
temperatur gefunden, so ist 

Q = TT. 3,7. 

Nach dem Einfüllen von 1000 1 Soole mit der 
spezifischen Wärme c = 0,9 (entsprechend der schon 
vorhandenen) pro 1 1, also eines Körpers vom Wasser- 
wert 900, ergibt sich mit derselben Kälteleistung im 
zweiten Versuch f = 3,2^ und für die Erwärmung 
wieder 0,2 ^ also 

g=(W^+900).3,4. 

Dann ist nach dem Gleichsetzen 

Die Genauigkeit hängt hiernach nicht allein von 
derjenigen ab, mit welcher W ermittelt wurde, son- 
dern auch von der Temperaturmessung, auf die mit- 
hin die grölste Sorgfalt verwandt werden mufs. 
Gerade hierfür aber ist die oben erläuterte Auf- 
zeichnung des Temperaturdiagramms von hohem 
Werte. Schliefslich sei noch erwähnt, dafs man 
nicht etwa nur Wasser in den Generator zur Ver- 
änderung von W einfüllen sollte, da man hierdurch 
leicht eine zu schwache Soole erhält und Störungen, 
wie sie in Fig. 200 angedeutet sind, gewärtigen mufs. 

43. Feststellung der Kälteleistung bei konstanter 
Temperatur durch Kondensation von Wasserdampf. 
Bezieht sich die garantierte Kälteleistung auf eine 
bestimmte Temperatur (etwa — 5 ^) im Salzbade, so 
erlaubt die Abkühlungsmethode wohl mit leidlicher 
Genauigkeit die Leistung innerhalb eines die er- 
wähnte Temperatur als Mittelwert umfassenden 
Tempera turintervalles zu ermitteln, wenn die Hinzu- 
fügung oder Entnahme einer gewissen Lösungsmenge 
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zur Feststellung des wahren Wasserwertes der 
Gesamtmasse möglich, bezw. zulässig erscheint. 
Dies letztere ist nun leider insbesondere bei Luft- 
ktihlapparaten kaum jemals der Fall, und deshalb 
konnten die mit der Abkühlungsmethode bisher 
erzielten Ergebnisse oft nur als recht rohe Annähe- 
rungen betrachtet werden. Daher dürfte der Vor- 
schlag des früheren Oberingenieurs Prefsl der Ge- 
sellschaft für Lindes Eismaschinen, durch Konden- 
sation von Wasserdampf die entwickelte Kälteleistung 
zu vernichten und gleichzeitig durch Auffangen und 
Wägen des niedergeschlagenen Wassers zu messen, 
um so eher allgemeinen Anklang finden, als hierbei 
unmittelbar die wirkliche Nettokälteleistung unab- 
hängig von den Strahlungs- und Leitungsverlusten 
festgestellt wird, und der Zeitaufwand zur Gewin- 
nung zuverlässiger Resultate im Beharrungszustande 
sehr gering ist. Verfasser hat diese Methode in den 
letzten Jahren wiederholt angewendet und recht be- 
friedigende Ergebnisse mit derselben erzielt. Die 
ganze oder teilweise Vernichtung der Kälteleistung 
durch Wasserdampf bei Versuchen ist ja an sich 
nicht neu, wohl aber die Messung derselben durch 
das Kondensat. Diese letztere erfordert auch eine An- 
zahl von Vorsichtsmafsregeln, deren Nichtbeachtung 
leicht das Scheitern des ganzen Versuches zur Folge 
hat. Zunächst wollen wir das Versuchsverfahren 
schildern. 

In den zu untersuchenden Apparat (Luftkühler 
u. s. w.) wird senkrecht zur Sooleströmung eine aus 
dünnwandigem, aber solid hergestelltem Kupferrohr ^) 

^) Die Spirale ist demselben Probedruck, wie der Kessel, 
welchem der Dampf entnommen wird, zu unterwerfen und 
auch mit Luft unter Wasser auf Dichtheit zu untersuchen. 
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gefertigte Spirale (siehe Fig. 202 und 203) eingehängt, 
deren beide Enden sich aufserhalb des Salzbades 
befinden müssen und mit gewöhnlichen Flanschen 
versehen sind. Unmittelbar an das eine Ende wird 
ein Manometer und alsdann ein Dampfventil an- 
geschlossen, während kurz von demselben sich ein 
Wasserabscheider (Kondenstopf) befindet, der so ein- 
zustellen ist, dals er während des Versuches nicht 




Fig. 202. 



Fig. 203. 



nur alles Wasser der Dampfzuführungsleitung, son- 
dem auch noch reichlich Dampf ins Freie läfst. 
Nur dadurch ist man sicher, dafs in die Spiraln 
wirkUch trockener Dampf eintritt, dessen Temperatur 
sich aus den Manometerangaben ermitteln läfst. 
Um in der Spirale während des Versuches den Druck 
gleichmäfsig aufrecht zu erhalten, befindet sich auch 
am anderen Ende derselben ein Ventil, dessen Öff- 
nung gerade hinreicht, das gebildete Wasser unter 
dem inneren Drucke entweichen zu lassen. Es 
wird alsdann durch einen Gummischlauch dem mög- 
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liehst nahe befindlichen Mefsgefäfs, welches zweck- 
mäfsig auf einer Wage steht, zugeführt. Während 
des Versuches werden nun die beiden Ventile an 
der Spirale so reguliert, dafs einerseits der Wasser- 
austritt möglichst gleichmälsig, anderseits aber die 
Temperatur der Soole nahezu konstant bleibt. Ein 
vorher gut eingeschulter Monteur oder Maschinist 
mu[s, soll der Versuch gelingen, diesen Dingen seine 
volle Aufmerksamkeit dauernd zuwenden. 

Bevor ich mich zur Aufzeichnung und Verwer- 
tung der Versuchsdaten wende, dürften noch einige 
Bemerkungen über die Dimensionen der Spirale im 
Verhältnis zu der erwarteten Kälteleistung am Platze 
sein. Zunächst erscheint es selbstverständlich, dafs 
eine Bildung von Eis an irgend einer Stelle im 
Innern der Spirale, welche in kürzester Zeit zum 
Einfrieren derselben führen mufs, auf alle Fälle zu 
vermeiden ist. Dies setzt aber voraus, dafs das 
Kondensat nicht allein nur einen kurzen Weg in 
der Spirale zurücklegen, sondern auch eine gewisse 
Mindestgeschwindigkeit, die ich zu etwa 0,12 m pro 
Sekunde ermittelt habe, nicht unterschreiten darf. 
Mit dieser Geschwindigkeit ist aber bei gegebener 
(das heifst zu erwartender) Kälteleistung der gröfste 
Rohrdurchmesser bestimmt, während sich die Länge 
der Spirale aus dem Wärmedurchgang pro 1 qm der 
mittleren Heizfläche in der Stunde ergibt. Hält man 
den Dampfüberdruck in der Spirale auf etwa 3 kg/qcm 
(entsprechend einer Temperatur von rund -|- 143®), 
während im Salzbade eine Temperatur von — 5 ® 
herrscht, so darf man den stündlichen Wärmedurch- 
gang durch 1 qm der beiderseits blanken Wandung 
von der Stärke 1,5—2 mm auf etwa 200000 Cal. 
veranschlagen, was einem Wärmedurchgangskoöffi- 
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zienten k = 1350 Cal. pro 1 ^ Temperaturdifferenz 
entspricht. 

Bei einer Kühlmaschine von ca 50000 Cal. 
stündlicher Leistung wird man beispielsweise einen 
sekundlichen Wassemiederschlag in der Spirale von 
0,0280 1 = 28 ccm erwarten dürfen, welche bei einer 
Geschwindigkeit von 0,14 m = 14 cm pro Sek. einen 
Querdurchschnitt von 2 qcm oder eine Lichtweite 
von d= 15 mm erfordern. Bei 1,5 mm Wandstärke 
beträgt die mittlere Heizfläche des Rohres (das ist 
Mittelwert zwischen der Lanen- und Aulsenfläche) 
0,055 qm pro lfd. m., so dai's mithin die Spirale eine 
soolebenetzte Länge von 

60000 1 _ 
200000 * 0,055 — '^ ™ 
haben sollte. 

Von gröfster Wichtigkeit ist für dieses Verfahren, 
dafs die ganze Spirale bis zum Steigrohr für das 
Kondensat ein ausreichendes Gefälle besitzt und 
nirgends Gelegenheit zur Bildung von Wassersäcken, 
welche unfehlbar einfrieren würden, bietet. Das 
Steigrohr selbst soll das Kondensat so rasch wie 
möglich aus dem Bereich der abkühlenden Soole 
entfernen, wird aber zweckmäfsig ganz vertikal an- 
geordnet. Bei Beginn des Versuches läfst man zu- 
nächst eine etwas gröfsere Menge von Dampf, als 
es dem Beharrungszustande entspricht, hindurch- 
streichen, und reguliert erst dann, wenn man sicher 
ist, dafs keine Wasseransammlungen zu befürchten 
sind, den Dampfzutritt und damit die Spannung, 
sodafs die Sooletemperatur auf der gewünschten 
Höhe stehen bleibt und das austretende Wasser jeden- 
falls keine Dampfentwicklung mehr zeigt. Diese 
Temperatur wird so oft als möglich, am besten alle 
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5 Minuten, an mehreren Thermometern abgelesen 
und deren Mittelwert, wie auch beim Abkühlungs- 
versuch, graphisch aufgetragen. Man erhält als- 
dann eine wie in Fig. 204 verlaufende Linie V V, 
deren Endpunkt (beim Versuchsschlufs) dieselbe Höhe 
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Fig. 204. 



wie der Anfang besitzen muls, wenn man lästige 
und unzuverlässige Korrektionsrechnuugen vermeiden 
will. Dies hat man übrigens durch die Regulierung des 
Dampfzutrittes vollständig in der Hand. Die mittlere 
Höhe dieser Linie bezeichnet dann sofort die mittlere 
Temperatur der Soole während des Versuches. 

In dasselbe Diagramm kann man sodann noch 
die Temperaturen des Dampfes (nach den Mano- 
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meterangaben der Dampftabelle zu entnehmen) und 
diejenigen des austretenden Wassers eintragen. Wenn 
auch der Verlauf dieser Temperaturkurven schon 
eine recht gute Übersicht über den Beharrungs- 
zustand gewährt, so ist es doch angebracht, auch 
die Wägung des Kondensats im Mefsgefäfs öfters, 
also etwa halbstündlich, vorzunehmen. Bei der nie- 
mals sehr ausgedehnten Versuchsdauer (welche meist 
durch die Aufnahmefähigkeit des Mefsgefäfses auf 
der Wage) beschränkt ist, erscheint eine graphische 
Verzeichnung dieser Werte nicht angebracht. 

Aus den der Fig. 204 entnommenen oder auch 
genügend genau als arithmetisches Mittel der Be- 
obachtungsdaten berechneten Mitteltemperaturen be- 
rechnet sich nunmehr leicht die Leistung. Ist die 
der Kondensations temperatur t^ entsprechende Ge- 
samtwärme des Dampfes A, tQ die Mitteltemperatur 
des austretenden Wassers, so hat man bei einem 
stündlichen Niederschlag von O kg desselben eine 
Nettokälteleistung von 

Q=0(l-to), (4 

an der keinerlei Korrekturen anzubringen sind. Will 
man dazu noch die Bruttoleistung ermitteln, so kann 
man dies einfach durch nachträgliche Anstellung 
eines Erwärmungsversuches, wenn nicht die Differenz 
der Kondensatorleistung und des Äquivalentes der 
Kompressorarbeit hierüber hinreichenden Aufschlufs 
gewährt. 

Beträgt zum Beispiel die dem mittleren Mano- 
meterstande von 3 kg/qm Überdruck entsprechende 
Temperatur t^ = 143^, so ist die Gesamtwärme des 
Dampfes nach der Zeunerschen Tabelle X = 650 Cal. 
Bei einer stündlichen Kondensation von G = 92"kg 
Wasser, dessen mittlere Austrittstemperatur hinter 
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der Spirale zu fo = 14,5^ festgestellt wurde, hätte 
man eine Nettokälteleistung von stündlich 
Q = 92 (650 — 14,5) = 58466 Cal. 

Ich bin der Überzeugung, dafs dieses schöne 
Verfahren, welches allerdings eine gute Vorbereitung 
und Einübung der beteiligten Personen voraussetzt, 
dann aber sehr bequem und in kurzer Zeit mit 
grofser Zuverlässigkeit durchführbar ist, in der Kälte- 
technik noch eine grofse Zukunft hat. 

44. Die kalorimetrische Untersachung im Be- 
harraiigszastande, welche erfahrungsgemäfs die zu- 
verlässigsten Resultate ergibt, setzt streng genommen 
voraus, dafs die Temperaturen aller einzelnen Be- 
obachtungsstellen während der ganzen Versuchsdauer 
keine Veränderung erleiden, d. h. aber, dafs die in 
jedem Zeitintervalle der Kühlmaschine zugeführte 
Wärme, vermehrt um das Äquivalent der gleich- 
zeitig geleisteten Kompressorarbeit, mit der im gleichen 
Intervalle abgegebenen Wärme genau übereinstimmt. 
Da nun der Kompressor vermöge des hin- und her- 
gehenden Kolbens nicht gleichförmig, sondern perio- 
disch arbeitet, so kann als kleinstes Zeitintervall natur- 
gemäfs nur die Umdrehungsdauer desselben in Frage 
kommen. Die obige Forderung kann demnach auch so 
ausgesprochen werden, dafs sämtliche Beobachtungs- 
stellen nach Vollziehung einer Kompressorumdrehung 
wieder die ursprünglichen Temperaturen anzunehmen 
haben. Infolge der ausgleichenden Wirkung der in 
der Maschine befindlichen grotsen Massen, vor allem 
der die Wärme aufnehmenden Körper (Salzlösung 
und Kühlwasser) fallen nun die Temperaturschwan- 
kungen während einer Umdrehungsperiode des 
Kompressors stets so gering aus, dafs sie nur mit 
äulserst empfindlichen Thermometern nachweisbar 
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sind und praktisch aufser acht gelassen werden 
dürfen. Jedenfalls sind sie stets viel kleiner als die 
durch ungleichmäfsige Zu- und Abführung der 
Wärme, welche wenigstens bei Betriebsversuchen 
niemals ganz vermieden werden kann, hervor- 
gerufenen Schwankungen. 

Es ist dies für das in Frage stehende Versuchs- 
verfahren darum von Wichtigkeit, weil man sich 
beim Beginn und der Beendigung des Versuches 
nicht mehr darum zu kümmern braucht, dafs der 
Kompressorkolben, wie es theoretisch erforderlich 
scheint, sich in genau derselben Lage bezw. dem- 
selben Bewegungszustande befindet. 

Nachdem somit die Wahl des Anfangs- bezw. 
Endzeitpunktes für den Versuch freigestellt oder 
besser durch sonstige Erscheinungen während des- 
selben bedingt ist, hat man nur noch während des- 
selben auf eine möglichste Erhaltung des einmal 
erreichten Beharrungszustandes zu achten. Das 
Verfahren selbst erfordert zunächst die genaue 
Messung der die ganze Kühlanlage in der Zeit- 
einheit (Stunde) passierenden wärmeaufnehmenden 
Flüssigkeiten und die Beobachtung über Tempera- 
turen vor und nach der Wärme-Aufnahme. Die 
Indizierung des Kompressors dient alsdann wesent- 
lich zur Kontrolle bezw. zur Aufstellung der Wärme- 
bilanz. Die wichtigste Feststellung ist naturgemäfs 
diejenige der Kälteleistung, welche hier — abgesehen 
von der Luftkühlung — stets in der Salzlösung zu 
messen ist. Zu diesem Zwecke mufs dieselbe vor 
allem einen zuverlässigen Mefsapparat passieren, am 
besten ein mit Ponceletmündungen, d. h. kreis- 
förmigen und scharfrandigen Löchern versehenes 
Gefäfs, dessen Spiegelhöhe so oft wie möglich 
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während des Versuches festgestellt wird. Das Mefs- 
gefäfs wird am einfachsten zwischen die sogenannte 
Soolerückleitung (d. h. für die Zurückführung der 
aus den Kellern oder Kühlhallen erwärmten Soole 
dienenden Rohrleitung) und den Verdampfer ein- 
geschaltet, so zwar, dafs es über den letzteren zu 
stehen kommt. Alsdann fliefst die Soole aus den 
Ponceletmündungen unmittelbar in den Verdampfer. 
Um eine gleichmäßige Spiegelhöhe ungestört von 
dem Einflüsse der eintretenden und austretenden 




Fig. 205. 

Soole zu erhalten, empfiehlt es sich, in das Gefäfs, 
Fig. 205, zwei Scheidewände, welche nur im unteren 
Teile eine Kommunikation der drei Abteilungen 
übrig lassen, einzubauen. In den mittleren Ab- 
teilungen werden die Spiegelhöhen gemessen und 
zwar am einfachsten mit einem gewöhnlichen Mafs- 
stab von einer oben angebrachten Marke aus, deren 
Höhe über den Mitten der Ponceletmündungen 
natürlich vor dem Versuch festzustellen ist. 

Die in der Münchener Versuchsstation i), in 
welcher das hier besprochene Verfahren für die 
Messung des Kondenswassers der Dampfmaschinen 



>) Schröter: Untersuchungen an Kältemaschinen ver- 
schiedener Systeme II. Bericht 1890. 



360 Kapitel X. 

zur Anwendung kam, eingeführte Bestimmung der 
Spiegelhöhe durch eine von unten dem Wasser- 
spiegel genäherte Spitze ist natürlich genauer, als 
die Verwendung eines gewöhnlichen Mafsstabes, 
da hierbei der Fehler infolge der Kapillarität w^- 
fällt, dürfte aber abgesehen von der ziemlieh zeit- 
raubenden genauen Einstellung der Spitze, welche 
einen Beobachter allein dauernd in Anspruch nimmt, 
in der Praxis schon an dem Mangel derartiger Vor- 
richtungen scheitern. Ist man doch oft genötigt, 
das Mefsgefäfs einfach aus gelötetem Weifsblech 
kurz vor dem Versuch an Ort und Stelle anfertigen 
zu lassen, wobei man sich statt sauber bearbeiteter 
und genau kalibrierter Ponceletmündungen mit ein- 
fachen in die Wandung eingeschnittenen Löchern 
begnügen mufs. Immerhin erhält man auf diese Weise 
noch ganz befriedigende Resultate, insbesondere, wenn 
man die Vorsicht gebraucht, die ausfliefsende Menge 
bei einigen Spiegelhöhen mit einem Chronoskop 
(welches noch 0,2 Sekunden anzeigt und sich arre- 
tieren läfst) direkt zu bestimmen. 

Zur Erleichterung dieser Kontrolle hat Prof. 
E. Brauer^) vorgeschlagen, relativ kleine ÖfEnungen, 
aber in gröfserer Zahl und kreisförmiger Anordnung 
mit gleichen Abständen im Boden des cylindrisch 
ausgebildeten Mefsgefäfses anzubringen, sodafs bei 
axialem Wasserzutritt (siehe Fig. 206) alle ÖfEnungen 
symmetrisch dazugelegensind. Durch einen Trichter T, 
welcher der Bequemlichkeit halber um einen Zapfen 
drehbar ist, kann man nun die aus einer OfEnung 
austretende Flüssigkeit abfangen und vermittelst eines 
Gummischlauches in ein volumetrisch schon vorher 



') Zeitschrift d. Ver. D. Ingenieure 1892. 
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ausgewertetes oder nachträglich zu wiegendes Gefäfs 
leiten. Die Beobachtung der Füllungszeit, d. h. der 
zwischen Ein- und Abrücken des Trichters unter die 
zu prüfende Öffnung verflossene Zeit, wird um so 
genauer, je kleiner die durch eine ÖfEnung aus- 
fliefsende Soolemeuge ist. Aufserdem wird die 
Spiegelhöhe h an dem seitlich angebrachten Wasser- 
standsglase so oft als möghch, jedenfalls aber in 



^fe^^^-^ 




Fig. 206. 



gleichen Zeitabständen notiert. Führt mau diese 
Messung für jede Öffnung während des Versuches 
wenigstens einmal durch, so kennt man für alle 
die in der Zeiteinheit bei bestimmten Spiegelhöhen 
durchflielsende Soolemeuge und damit auch die sog. 
Ausflufskoeffizienten . 

Das vorstehende Verfahren läfst sich natur- 
gemäfs auch zur Bestimmung der den Kondensator 
passierenden Wassermenge verwenden, nur wird man 
das Gefäfs hier zweckmäfsig mit dem Wasserabfluls 
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des Kondensators verbinden, da für diesen stets hin- 
reichendes Gefälle zur Verfügung steht und alsdann 
keine unter Druck stehenden Rohrleitungen für den 
Versuch demontiert werden müssen. Da die Fest- 
stellung der Kondensatorleistung bei einigermafsen 
regelmäfsigem Wasserzutritt ohnehin leichter ist, 
sowie unter Zuhilfenahme der abgeschätzten Kom- 
pressorarbeit einen Schlufs auf die Kälteleistung 




Fig. 207. 



wohl zuläfst, so findet man häufig nach dem Vor- 
gange der Gesellschaft für Lindes Eismaschinen 
derartige Ponceletmündungen unmittelbar mit dem 
Kondensatorüberlauf (Fig. 207) verbunden. Dieselben 
können alsdann natürlich nur ziemlich roh aus- 
geführt sein, lassen sich aber doch mit Vorteil für 
die Messung der Kondensatorleistung beim prak- 
tischen Versuche benutzen, und ersparen so jeden- 
falls einen Teil der Vorbereitungen. 

Bezüglich der Verwendung der Beobachtungs- 
ergebnisse begnügt man sich meist damit, der Be- 
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rechnung der zirkulierenden Menge das arithmetische 
Mittel hn der beobachteten Spiegelhöheu sowie für 
diejenige der Kälteleistung die mittlere Temperatur- 
differenz t,„ beim Ein- und Austritte des Verdampfers 
zu Grunde zu legen. Es erscheint nun zweckmäfsig, 
über die dabei auftretenden Fehler sich vorher 
Rechenschaft zu geben. Zu diesem Zwecke sei c die 
spezifische Wärme der Flüssigkeit pro 1 1 und q) der 
Ausflufskoeffizient^) der Mündungen, beide Werte 
können innerhalb der praktisch vorkommenden Inter- 
valle als konstant betrachtet werden. Dann hat man, 
wenn n die Zahl der Einzelbeobachtungen und F 
den Gesamtquerschnitt aller Mündungen bedeutet, 
die Kälteleistung Q bekanntlich aus 

Q=^-~ -^(i-im • • • (5 

worin t eine der beobachteten Temperaturdifferenzen 
und h eine entsprechende Spiegelhöhe ist. Setzen 
wir jetzt 

t = tm -{- -^t und h = hfn -{- ^h, 
so wird 

Q = ^ i2i2 {t.„ + Jt) iK+'^h 

Sind nun die Abweichungen vom Mittelwerte klein, 
so dürfen wir auch statt dieses Ausdruckes angenähert 
schreiben 



*) Für denselben habe ich durch eigene Beobachtungen 
in Übereinstimmung mit anderweitigen Ergebnissen an scharf 
geschnittenen Ponceletmündungen Werte von 0,620 — 0,635 
Lorenz, Neuere Kühlmaschinen. 3. Aufl. 23 
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worin einerseits das Produkt von Jt:tm mit Jh:2hm 
und weiter alle höheren Potenzen von Jhihm ver- 
nachlässigt sind. Da aber tm und hm arithmetische 
Mittel darstellen sollten, so ist 

2Jt = und 2Jh = 0, 
mithin reduziert sich der Summenausdruck bei n 
Beobachtungen auf 

2 (1) = n 
und wir haben statt (6) 

Q = (p.cF'tmi2^ . . . (6a 
d. h. bei kleinen Abweichungen der Be- 
obachtungsdaten von ihrem Mittelwerte 
oder, was auf dasselbe hinausläuft, bei 
einem sehr gleichmäfsigen Beharrungs- 
zustande während des Versuches ist die 
Berechnung der Kälteleistung auf Grund 
der Mittelwerte zulässig. 

Ist man sich über die Zulässigkeit dieses ein- 
facheren Verfahrens nicht vollkommen klar, so 
bleibt natürlich nichts weiter übrig, als die in Gl. (5) 
eintretenden Produkte der einzeln beobachteten 
Temperaturdifferenzen mit den Wurzeln aus den 
entsprechenden Spiegelhöhen zu bilden und diese 
schliefslich zu summieren. Dafs es nützlich ist, 
alle Beobachtungsdaten wieder graphisch aufzutragen, 
ist nach dem Früheren wohl als selbstverständlich 
anzusehen. Man erhält dadurch insbesondere eine 
gute Übersicht über die Einhaltung des Beharrungs- 
zustandes. 

Um über die Genauigkeit des soeben geschil- 
derten Rechnungs Verfahrens eine Übersicht zu ge- 

gefunden. Die spezifische Wärme der Soole bestimmt man 
nach Feststellung des spezifischen Gewichtes durch das 
Aräometer nach der Tab. XVII. S. 191. 
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winnen, wollen wir dasselbe an einer Beobachtungs- 
reihe prüfen. Es seien in der folgenden Tabelle die 
beobachteten Höhen h, die daraus berechneten 
Wurzeln ^h, die zugehörigen Temperaturdifferenzen t 
und schliefslich noch die Produkte t • ^h eingetragen 
und die Mittelwerte hinzugefügt. 



h 


y/T 


t 


t-^h 


249 mm 


15,78 


2,0 oc. 


31,59 


221 » 


14,87 


2,3 > 


34,20 


203 > 


14,25 


2,4 > 


34,20 


217 * 


14,73 


2,3 > 


33,88 


240 > 


15,49 


2,1 > 


32,53 


232 > 


15,20 


2,1 > 


31,92 


Mittelwert 227 mm 


15,05 


2,2 «C. 


33,05 



Berechnet man nun das für die Kälteleistung 
unter sonst gleichen Umständen mafsgebende Pro- 
dukt tm ijhm aus den Mittelwerten der ersten und 
dritten Spalte, so erhält man mit ]/Än,= ^221 = 15,07 
(statt 15,05 aus der zweiten Spalte) 

t„ . iK = 2,2 . 15,07 -= 33,15, 
während der genauere Wert, wie die letzte Spalte 
ergibt, 33,05 ist. Der Fehler beträgt aber in unserem 
Falle, in dem die Einzelbeobachtungen sowohl der 
Spiegelhöhen h, wie auch der Temperaturdifferenzen t 
bis zu 10% von ihren Mittelwerten abweichen, nur 
etwa 0,3% und kann somit unbedenklich vernach- 
lässigt werden, da bei allen derartigen praktischen 
Versuchen die direkten Beobachtungsfehler zweifel- 
los höhere Beträge erreichen. Damit ist wohl die 
Anwendbarkeit des Rechnungsverfahrens auf Grund 
der Mittelwerte in ziemlich weiten Grenzen erwiesen. 

23» 
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Angesichts der weiten Verbreitung desselben könnte 
die vorstehende Prüfung vielleicht als überflüssig 
erscheinen; indessen ist es immer nützlich, wenn 
der untersuchende Sachverständige sich in jedem 
Einzelfalle von der Zulässigkeit der Beobach- 
tungsmethoden, und der Verwendung der Be- 
obachtungsdaten zur Bestimmung des Gesamt- 
resultates wissenschaftlich Rechenschaft abzulegen 
vermag. Diese Vorsicht wird, wie ich aus Erfahrung 
weils, nicht immer geübt und hat dann in der 
Praxis mitunter recht bedenkliche Folgen. Jeden- 
falls sollte man, wenn während des Versuches sehr 
grofse Schwankungen der Spiegelhöhen (also etwa 
bis zur Hälfte des Mittelwertes) auftreten, was bei 
ungleichmäfsig fördernden Pumpen gar keine Selten- 
heit ist und dann auch meist erhebhche Schwan- 
kungen der TemperaturdifEerenz zur Folge hat, die 
Berechnung mit Hilfe der Mittelwerte der Einzel- 
beobachtungen nicht anwenden, sondern die Pro- 
dukte t fh für jeden Posten bestimmen und erst aus 
diesen Werten die Kälteleistung ermitteln. Die 
schon erwähnte Aufzeichnung der Beobachtungs- 
daten, möglichst gleich während des Versuches, 
erleichtert die Übersicht dabei ganz aufserordentUch. 
Die Verwendung eines Mefsgefälses mit Aus- 
flufsöfEnungen beruht, wie wir gesehen haben, auf 
der Möglichkeit einer während des Versuches jeder- 
zeit durchführbaren Bestimmung der Spiegelhöhe. 
Diese ist nun bei schäumenden Salzlösungen, 
wie sie mir hier und da begegnet sind, nicht mehr 
mit Sicherheit zu erkennen und damit wird, wenn 
das Mefsgefäfs nicht mit einem seitUchen Wasser- 
standsglase, dessen Spiegel vom Schaume unberührt 
bleibt, versehen ist, das ganze Verfahren unbrauch- 
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bar. In solchen Fällen kann man sich manchmal 
durch Einführung eines Schwimmers, der über 
den Schaum herausragt, helfen, nachdem man dessen 
Tauchtiefe vorher in einem anderen mit derselben 
Soole (welche, zur Ruhe gekommen, keinen Schaum 
mehr aufweist) gefüllten Gefälse bezw. dem Mefs- 
gefäfse selbst bei verschlossenen Mündungen er- 
mittelt hat. Leider wird durch starke Blasenent- 
wickelung der Schwimmer häufig derartig in Bewegung 
erhalten, dafs eine befriedigende Höhenbestimmung 
sehr erschwert, wenn nicht unmöglich gemacht 
wird, so dars man sich alsdann am besten nach 
einer ganz anderen Methode umsieht. 

Als genauestes und nach jeder Richtung hin 
einwandfreies Verfahren bietet sich naturgemäfs hier 
die Wägung der .Soole unter Anwendung zweier 
auf Waagen stehender Gefäfse. Diese müssen jedoch 
schon bei mittleren Kühlanlagen von so bedeutendem 
Fassungsvermögen sein, dafs ihre Beschaffung sowie 
diejenige der Waagen fast immer unmöglich erscheint. 
Deshalb habe ich mich in allen solchen Fällen dazu 
entschlossen, die Flüssigkeitsmenge zeitweilig, d. i. 
etwa alle 20 Minuten, in einem Gefäfse mit möglichst 
konstantem Querschnitt abzufangen und die Füllungs- 
zeit desselben durch ein Chronoskop festzustellen. 
In Brauereien, wo derartige Versuche am häufigsten 
vorkommen, sind solche Gefäfse in Gestalt von cy- 
lindrischen Hopfenbüchsen von ca. 300 1 Inhalt fast 
stets vorrätig. Nachdem man am Boden des Ge- 
fäfses (Fig. 208) einen gewöhnlichen Hahn befestigt 
hat\ welcher zur Entleerung nach vollzogener 
Messung dient, stellt man dasselbe über dem Ver- 
dampfer so auf, dafs die Soolerückleitung sich ge- 
rade darüber befindet. In diese wird alsdann ein 



358 



Kapitel X. 



Dreiweghahn eingeschaltet, der es gestattet, die 
Soole entweder in den Verdampfer oder in das Ge- 
fäfs treten zu lassen. Die Messung selbst erfordert 
einen mit Chronoskop ausgerüsteten Beobachter 
und einen Arbeiter zum Offnen und Schliefsen des 
Dreiweghahnes. Dieses erfolgt auf Kommando des 
Beobachters, welcher gleichzeitig das Chronoskop 
ein- und ausrückt. Während der Füllung kann 




Fig. 208. 

dann auch die Messung der Temperatur der ein- 
tretenden Soole erfolgen, während diejenige der 
Austrittstemperatur am besten unmittelbar vor der 
Messung vorgenommen wird. Der Grund hierfür 
liegt in der, wenn auch geringfügigen Störung des 
Beharrungszustandes des Verdampfers , welchem 
während der Füllung durch die Pumpe kontinuier- 
lich Flüssigkeit entzogen wird. Da kein Zuflufs 
stattfindet, so mufs die Abflufstemperatur während 
dessen eine kleine Senkung erfahren, welche die 
Kälteleistung höher erscheinen läfst als sie in Wirk- 
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lichkeit ist. Durch Ablesung dieser Temperatur 
vor der Flüssigkeitsmessung wird dieser Fehler ver- 
mieden. Nachdem das Gefäfs gefüllt ist und der 
Schaum sich verzogen hat, bietet die Ermittelung 
der Spiegelhöhe keine Schwierigkeiten mehr. Kennt 
man durch vorherige oder nachträgliche Wägung 
des Gefäfses mit und ohne Inhalt sein Fassungs- 
vermögen, etwa bei der mittleren Spiegelhöhe, so 
ergibt sich aus den Einzel werten der Höhe ä, dem 
Querschnitt jf^ und der beobachteten Zeit t das 
Volumen in der Zeiteinheit zu 

V=F'- (7 

oder, wenn wir wieder unter Einführung der mitt- 
leren Beobachtungswerte /f« und t,» 

Ä = /^^ -f- Jh, T = Tfn -\- Jt 

setzen, angenähert bei kleinen Abweichungen Jh 

und Jr 

Jh 



V=--F 



•-m \ '«^m *'m/ 



Sind unter hn^ und xr« die arithmetischen Mittel ver- 
standen, so verschwinden beim Summieren aller 
Beobachtungen die Werte 2Jh und 2Jr, und es 
bleibt 

V=F'^ (8a 

d. h. die zirkulierende Flüssigkeit kann 
bei kleinen Abweichungen der Füllungs- 
höhe und Füllungszeit des Mefsgefäfses von 
ihren Mittelwerten lediglich aus diesen be- 
stimmt werden. Dafs man auch für die Tem- 
peraturdifterenz sich mit dem Mittelwert begnügen 
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wird, ist hier um so eher begründet, als deren Mes- 
sung ja, wie wir schon sahen, zeitlich nicht genau 
mit derjenigen der Flüssigkeitsmenge zusammen- 
fallen darf. Bezeichnet mithin wieder c die speci- 
fische Wärme der Lösung pro 1 1, tm die mittlere 
TemperaturdifEerenz in Grad Celsius, ist ferner F in 
Quadratdezimeter, hm in Dezimeter und t„, in Se- 
kunden gegeben, so folgt für die stündliche Kälte- 
leistung 

Q = 3600.i^.^^^. ... (9 

ohne dals es notwendig ist, irgend einen Koeffi- 
zienten einzuführen. Zur Beurteilung der Genauig- 
keit der eben erläuterten Berechnung der zirku- 
lierenden Soolemenge mit Hilfe der Mittelwerte 
möge die nachstehende Tabelle dienen. In der- 
selben gibt die erste Spalte die beobachteten Höhen 
des Soolespiegels im Mefsgefäfse in Dezimeter, die 
zweite die Füllungszeit in Sekunden wieder, während 
die dritte Spalte die Quotienten beider Werte ent- 
hält, welche reichlich auf eine sehr konstante Pumpen- 
leistung schlief sen lassen. 



h 


T 


h'.T 


7,38 dm 


24,2 Sek. 


0,3050 


7,22 * 


23,6 * 


0,3059 


7,10 > 


23,2 > 


0,3060 


7,51 > 


24,4 > 


0,3078 


7,45 > 


24,4 > 


0,3053 


7,26 * 


23,8 » 


0,3050 


Mittelwert 7,32 dm 


23,9 Sek. 


0,3058 



Berechnet man den Quotienten hm : ^m , so er- 
gibt sich 0,3063 gegenüber dem exakteren 0,3058, 
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d. h. ein Unterschied von 0,17%, welcher keines- 
falls in Betracht gezogen werden kann. Der Beob- 
achter hat es übrigens in der Hand, bei einiger- 
mafsen gleichbleibender Pumpenleistung durch Ab- 
gabe des Kommandos für den Hahnschlufs nach 
Ablauf einer bestimmten Zeit die Abweichungen 
der Einzeldaten von ihrem Mittelwerte ziemlich klein 
zu halten. Dann aber ergibt dieses, einem Not- 
behelfe entsprungene Verfahren recht befriedigende 
Resultate. 

Eine ähnliche Methode empfiehlt sich übrigens 
häufig zur Ermittelung der Kondensatorleistung, 
wenn die Anwendung von Ponceletmündungen aus 
irgend einem Grunde nicht zulässig erscheint. Man 
ermittelt dann in einem Bassin, welches das Kühl- 
wasser vor seinem Übertritt in den Kondensator 
passiert, einfach nach Absperrung des Zuflusses die 
Spiegelsenkung innerhalb einer gewissen Zeit und 
erhält so einen brauchbaren Mittelwert. Ist kein 
Bassin vorhanden, so kann man sich oft dadurch 
helfen, dafs man das Kühlwasser zunächst einem 
hochstehenden Reservoire, z. B. einem Suis wasser- 
kühler zuführt und in diesem, nach Absperrung des 
Zuflusses oder Ableitung desselben in ein anderes 
Reservoir, die Messung durchführt. Mit zwei der- 
artigen, thunlichst gleich hochstehenden Reservoiren 
lälst sich sogar eine fortlaufende Messung der ganzen 
Kühlwassermenge durchführen. Dieses Verfahren 
erfordert neben der genauen Kenntnis des Quer- 
schnittes der Reservoire eine sorgfältige Regulierung 
des Einlafsorgans am Kondensator mit Rücksicht auf 
die veränderliche Druckhöhe in den Reservoiren. 

Zeigt sich bei einem Vorversuch, dafs infolge 
zu grofser Maschinenleistung gegenüber den 
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Wärmequellen ein Beharrungszustand nicht 
erreichbar, bezw. nicht aufrechtzuerhalten ist, so 
wird man versuchen, den Überschufs der Kälte- 
leistung durch Einschalten einer neuen Wärmequelle 
auszugleichen. Hierzu bieten sich verschiedene 
Mittel dar, von denen als das einfachste die Ver- 
legung einer Heizschlange, welche mit warmem 
Wasser oder Dampf gespeist werden kann, direkt 
in das Melsgefäfs Fig. 206 erscheint. Aus der Menge 
und Temperaturdifterenz des zu- und abfiiefsenden 
Wassers bezw. des Dampfes unter Berücksichtigung 
der latenten Wärme des letzteren ergibt sich als- 
dann der im Beharrungszustande vorhandene Kälte- 
überschufs, wenn auf dessen Ermittelung überhaupt 
Wert gelegt wird. Ist keine brauchbare, d. h. hin- 
reichend feste und dichte Heizschlange vorhanden, 
so kann man sich auch, wenigstens bei sehr grofser, 
in den Leitungen und dem Verdampfer befindlicher 
Soolemenge, durch direktes Einleiten von Dampf 
in das Mefsgefäfs helfen. Da durch die Konden- 
sation von 1 kg Wasserdampf mehr als 600 Cal. 
frei werden, so genügt meist die Einführung einer 
so geringen Menge, dafs hierdurch die spezifische 
Wärme der gesamten zirkulierenden Soole keine 
bemerkbare Änderung erfährt. Davon kann man 
sich übrigens leicht durch Bestimmung des spezi- 
fischen Gewichtes, welches eng mit der spezifischen 
Wärme zusammenhängt, vor und nach dem Ver- 
suche überzeugen. Hat man den Dampf, dessen 
Eintritt in die Soole selbstverständlich mittels eines 
Drosselventils unter Beobachtung der Temperaturen 
genau geregelt werden mufs, etwa dem mittleren 
Räume des Mefsgefäfses Fig. 206 zugeführt, so kann 
man durch gleichzeitige Beobachtung der Tempera- 
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turen der Soole beim Ein- und Austritt aus dem 
Gefäfse die zugeführte Wärmemenge bestimmen. 
Der Dampfverbrauch selbst läfst sieh allerdings nur 
angenähert angeben, da der Wassergehalt beim Ein- 
tritt in die Soole nicht als bekannt vorausgesetzt 
werden kann. Ein Abblasen des Leitungswassers 
wie beim Prefslschen Verfahren, lohnt sich hier 
nicht. 
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Abdampf, Verwendung des A. 

66, 287. 
Abdrosselung des Druckes 25, 

316. 
Abflufstemperatur des Kühl- 
wassers 152. 
Abkühlung des Öles 113; der 

Gase beim Ausströmen 316. 
Abkühlungsverfahren 333. 
Abktihlungswärme der Luft 

233. 
Abluftkanal oder Abluft- 

schlanch 246. 
Abscheidung des Öles, siehe 

ölabscheidung. 
Absorber 29, 208. 
Absorption v. Wärmestrahlen 

21. 
Absorptionsmaschinen 25, 58, 

77, 203. 
Absorptionswärme 29, 64. 
Absperrhahn(-ventil,-schieber) 

94, 128. 
Abstellen d. Maschine 132, 144. 
Abtauen von Kühlrohren 241, 

247; von P:isblöcken 271. 
Abweichungen vom Gasgesetz 

4, 315. 



Adiabate und adiabatische 
Kompression 18, 47. 

Äquivalent von Wärme und 
Arbeit 8. 

Äther 37, 310. 

Äthylen 304, 309. 

Aggregatzustand und Aggre- 
gatzustandsänderungen 7. 

Aichhahn 159, 191. 

Alaunzusatz z. Gefrierwasser 
286. 

Ammoniak 25, 32, 304; A- 
kessel 203 ; A.-kompressoren 
83; A.-maschinen 25, 83; 
A.-verteiler 103 ; Einwirkung 
von A. auf Kupfer und 
Bronze 33, 94. 

Angriff von Metallen 33. 

Anlassen der Maschinen 70. 

Anstrich von Kühlräumen 260. 

Antriebsarbeit der Kompres- 
soren 45; der Rührwerke 
und Pumpen 53. 

Antriebsmaschinen 66. 

Aräometer 191. 

Arbeit 8, 13, 43. 

Arbeitscylinder 18. 

Arbeitsleisten 88, 116. 
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Arbeiteverbrauch der Kühl- 
maschinen 18, 23, 43; zar 
GasverflOseigang 313, 324. 

Asche (als Isoliermaterial) 259- 

Asphaltpech 258. 

Atmosphärendruck 3, 9, 10. 

Aufnahmefähigkeit der Luft 
für Wasserdampf 164. 

AuftaugefäCs für Eiszellen 277. 

Ausbalancierung von Kom- 
pressoren 68. 

Ausbringen des Eises 276. 

Ausdehnungskoeffizient 4. 

Ausgleichsgewicht 71. 

Ausscheidung von Salz aus 
Lösungen 181, 222. 

Ausströmung von Gasen 12, 
316. 

Anstreibungswärme des Am- 
moniaks 64. 

B. 

. Baku-Öl 95. 

Barometerstand 3. 

Baumwollpackung (-zöpfe) 95, 
98, 212. 

Beharrungsznstand der Kühl- 
maschine 102, des Kühl- 
hauses 265. 

Belastung der Ventile 147. 

Bereifen von Kühlrohren 238, 
244. 

Berieselung und Berieselungs- 
kühler 220, 250; B -konden- 
sator 168. 

Beschickung von Kühlräumen 
257. 

Beton 259. 

Betrieb der Absorptions- 
maschinen 212. 

Betriebssicherheit 27, 32. 



Bimstein (als Isoliermaterial 
259. 

Blätterholzkohle (als Isolier- 
material) 259. 

Blei und Bleidichtung 131,200. 

Blockeis und Blockeiserzeu- 
gung 271. 

Bohlenbelag der Eisgenera- 
toren 277. 

Brille (siehe Stopfbüchse). 

Bruchgrenze des Materials 
131. 

Bruchsteinmauerwerk 262. 

BruttokälteleistuDg 331. 



Calorie siehe Wärmeeinheit. 

Calorimeter siehe K. 

Carnotscher Kreisprozefs 17, 
814. 

Cementverputz von Kühl- 
räumen 259. 

Chemische Eigenschaften, che- 
mische Wirkungen der 
Kälteträger 32. 

Chlorinethyl 38. 

Chlornatrium, -magnesium, 
-calcium 181, 182, 191. 

Chronoskop 358. 

Cirkulationsapparate 215. 

Cirkulationspumpen 55, 189. 

Coärcible Gase 304, 315. 

Compoundkompression siehe 
Verbundkompression. 

Compression siehe K. 

Condensation u. s. w. siehe K. 

Cylinder 88, 115, 136, C.deckel 
89, 117 ; C.-durchmesser 93, 
128, 136 ; C.-füfse 88; C.-küh- 
lung 133; C. • Verschalung 
89. 
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Dampf 13, 17. 

BaiD^»%ebjih der Luft IM, 234. 
Ilampfkocden^fttor 174. 
Bampfköhier 1€5 D.-Heixong 

^ B.-]xi«8düne 31, 66, 68 ; 

D -pampeQ ,föj Absorptiona- 

mAsiäiiiieii'T4: D.-spannang, 

D.-volumen, D.-temperatnr 

41. 
iNunpftÄbelWn 40, 41, 154, 

IST SSI 234, 304. 
Deekeiibefeattgniig von Kühi- 

rohren 241 
B^orgierTerfahrea 283. 
Deaüllatioii des Wassers zur 

Klar^isenEßiigtmg 288. 
Diagramm 18, 144, 335. 
Dichtung und Dichtungs- 
material 200. 
Differenz (psychrometrische^ 

236. 
Doppelkompressor 68, 85. 
Doppelspirale (Linde) 317. 
Drosselung siehe Abdrosse- 

lung. 
Druck 9, absoluter 40, 47; 

mittlerer 4T, indizierter 146, 

kritischer 166, 304. 
Druckrohr und -leitung 27, 94 ; 

D.-kanal 116; D.-ring 119; 

D.-ventil siehe Ventil. 
Durchgangsquerschnitt der 

Ventile 93, 128, 141. 

E. 

Eigenenergie der Körper 8. 
Eindampfen von Salzlösungen 

232. 
Eindringen von Wärme 21, 

56, 320. 



Einschleifen der Ventile 

127. 
Einstrahlung von Wärme 22, 

57, 314, 
Eisbahn (künstliche 300. 
Eisbildung oder -erzeugung 

270 E. kühlung 231, 270. 
Eisblock 271. 
Elsersats 81. 
Eiszellen 272 ; E.-generator 56, 

277; für Schiffe 284. 
Eisi>UEkt Biehe Nullpunkt. 
Eisen vitno) zum Imprägnieren 

von Lüftscbläuchen 246. 
Elektromotor 73. 
Emailfarbe (für Kühlräume) 
. 360. 
Energie 8, der Gase 10; 

strahlende E. 21; E.-bedarf 

16, 23, 58. 
I En tleeru n ga- oder Entlüftungs- 
hahn 115. 
Entlüftung von Gefrierwasser 
. 290. 
Entropie 18. 
Erstarren 7. 

Erstarrungspunkt verflüssigter 
, Gase 304 

I Erwrärmuögsvei-iSüch 336. 
Expansion 12, 23; E.-cylinder 

24. 
Explosion von Kompressor- 
cylindem 33. 

F. 

Federn siehe Ventile. 
Fenster für Kühlräume 260. 
Festklemmen der Ventile 125. 

146, F des Indikators 147. 
Feachiigkeit ^24, absolute und 

relative der Luft 154, 230. 



Sachregister. 



367 



Filtrieren von öl 114; von | 

Salzlösungen 184. 
f^lzleiste an Eühlraamthüren 

256. 
Filzpackung 100, 120. 
Flanschen und Flanschendich- 

tungen 201, 243. 
Fleischkühlang 256. 
IFlüssigkeit (flüchtige) 23. 
J^lüssigkeitskühler 52, 162. 
Tlüssigkeitswärme 38. 
PlOssigkeitswechsler 31. 
PlaTswassertemperatiir 157. 
Führung, Führungslineal 84. 
Füllung von Ahsorptions- 

maschinen 212; von Eis- 

zeUen 278. 
Fundament, F.-platte 84. 
Fufeventil in Füllrohren für 

Eiszellen 290. 



G. 

OftrhottichkÜhlung u. Schwim- 
mer 55, 227. 

Gas 3; G.-Gesetz (Mariotte- 
Gay-Lussac) 3, 10, 315; G.- 
motor 73. 

Oefrieren 269; G.-dauer 271, 
299; G.elemente 285; G.- 
röhre 291 ; G.-prozefs in Stopf- 
büchsen 98; G.-punkt von 
Salzlösungen 182; G.-ver- 
fahren zur Schachtabteu- 
fung 290. 

Oegenstrom im Temperatur- 
wechsler 31; G. des Kühl- 
wassers 78, 160. 

Gegenstromapparat und -prin- 
zip 162, 218, 317. 

Generator siehe Eisgenerator. 



Geradführung des Kreuz- 
kopfes 83. 

Gipsdielen 262. 

Glycerin 35, Gl. -Schmierung 
und Gl.-Kammer 119. 

Gradierwerk 175. 

Grundbüchse 126; G -platte 
84; G.-ring 95, 119. 

Grundwasser u. Grundwasser- 
temperatur 157. 

Gummiring (als Packung und 
Dichtung) 95, 119, 137, 212; 
G.-schlauch 95, 134, 227. 

Gufseisenplatte für Sicher- 
heitsventile 132. 

H. 

Hahn, geaichter H. 159, 191; 
rotierender H. 103; H.- 
kücken 104. 

Hammerschlag in Leitungen 
110, 129. 

Handrad a. Regulierventil 101. 

Harzbestandteile des Öles 113. 

Hauptsätze der Wärmelehre 1, 
9, 15. 

Heizfläche und Ausnutzung 
der H. 160, 166, 179, 190. 

Heizung von Kochern 203. 

Hochdruckkompressor 100. 

Holzasche (als Isoliermaterial) 
259, 262; H.-mantel für 
Verdampfer 187; H.-wolle 
(als Filtermaterial) 184. 

Howaldtpackung für Stopf- 
büchsen 100. 

Hub der Kompressorkolben 
93, 128; H.-volumen der 
Kompressoren 44, 131; H.- 
wechsel 144. 

Hygrometer 237. 
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ImprftgnierDDg von Holzlei- 
tun^n 246. 

Indikator 45, 142 ; I.-diagramm 
144; I. hahn 143; 1. 
kolben 143 ; I.-statzen 
141. 

Indizierte Arbeit 43. 

Isolation, IsoUemng, Isolier- 
material, . Isolator 20, 31, 
187, 259. 

Isolierbims 259. 

Isotherme 11. 



Kalorimeter 191, kalorimetri- 
scher Versuch 328. 

Kältebedarf der Eiserzeagung 
275 ; d. Eisbahnen 301 ; des 
Gefrierverfahrens 298; der 
Luftkühlung 235, 267. 

Kälteerzeugung 1, 8, 15, 22; 
K.-leistung 16, 37, 81; 
K.-mischung (Kohlensäure 
und Äther) 310 ; K.-träger 16; 
K.-verluste 192, 258, 275, 
314, 332. 

Kaltdampfmaschinen 24; K.- 
luf tmaschinen 23 ; K.-luft- 
röhre oder -schlauche 244. 

Kaminkühler 177. 

Kapselräder 189. 

Kaskadenkühler 254. 

Keimfreies Eis 286. 

Kesselapparate 216. 

Kieseiguhr (Isoliermaterial) 
259, 262. 

Kippvorrichtung für Eiszellen 
277. 

Klareis und Klareiserzeugung 
286. 



Klemmung des Indikator- 
kolbens 147. 

Kocher 29, 203. 

Kochsalzlösung siehe Salz- 
lösung. 

Koeffizient der Wärmeleitung 
19; d. Wärmestrahlung 21. 

Kohlefilter für Gefrierwasser 
288. 

Kohlensäure 25, 35. 316; K.- 
maschinen 25, 115. 

Kokspulver und Koksasche 
259, 262. 

Kolben 9, 93, 122; K.-druck 
47, 146; K.-fläche oder 
K.-querschnitt 47, 128, 146; 
K.-geschwindigkeit 92; K.- 
liderung oder -ringe 93. 

Kolbenstange 93 ; K.-kühlung 
134. 

Kombinierte Maschinen 25. 

Kompression 4, 18, 25; Ks.- 
wärme 319; Ks.-maschinen 
25. 

Kompressor 18, 23, 25, 83, 
116, 133, 141 ; K.-arbeit 45, 
145; K.-gang (nasser oder 
trockener) 46, 102; K.-öl 
34. 

Kondensation 7, 340. 

Kondensator 25, 150. 

Konus siehe Ventil. 

Kork- und Korkmasse (Iso- 
liermaterial) 259, 262. 

Kreidepulver (Isoliermaterial) 
259, 262. 

Kreislauf des Öles in Ammo- 
niakmaschinen 111. 

Kreisprozefs 12, 16, 111 ; Car- 
notscher K. 17, 314; Poly- 
tropischer K. 16. 
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Kreu«kopf und K.-bahn 83, 

134. 
Kritische Daten (krit. Druck 

nnd Temperatur) 804. 
Krümmer von Rohren 55. 

Kohlapparat 28, 215; siehe 
aach Luftkahlapparat; K.- 
halle oder K.-raum 25G; 
K.rin ante i der Kompressoren 
133; K.-rohre 55, 24:J; K- 
wasser 16, 25, 51, Ü5, 152; 
K.-wasserpumpen 54. 

Kahlhaltung vonFlüssigkeiten 
225; K. von Räumen 255 

Kühlung der Kompressoren 
113, 133; K. der Stopf- 
büchsen 98, 137. 

Kupplung von Kompressoren 
67. 

Kurbel, K.-schränkung, K.- 
winkel 70, 71. 



Latente Wärme 8. 

Laterne siehe Stopfbüchse. 

Laufkrahn für Eiszellen 277. 

Lederstulpen f. Stopfbüchsen 
und Kolben 52, 123, 212; 
L.-PreB8e 123. 

Leitungsnetz 55. 

Liderung siehe Kolben. 

Lösung von Ammoniak 25, 29, 
L. von Salzen siehe Salz- 
lösung. 

Löslichkeit von Ammoniak 61. 

Luft, krit. Daten der L. 304; 
L.-bedarf f. Verdunstungs- 
kondensatoren 155; L.- 
blasen in Eis 286; L.- 
cirkulation oder Umlauf 
(natürlich oder künstlich) 
Lorenz, Neuere Kühlmaschinen 



239,244 L.-erneuerung264; 
L.-feuchtigkeit 154, 230; L.- 
geschwindijjkeit 268; L- 
kühlung 57, 229; L.kühl- 
apparate 237 ; L. • leitung 
(Schlauch) 57, 246; L.- 
puffer (an Ventilen) 91, 147; 
L -schiebt in Wänden von 
Kühlräumen 259; L.-slrahl- 
apparat 54 ; L.-trocknung 
233; L Verflüssigung 303. 



Mammuthpnmpen 54. 

Manometer, M.-leitung, M.- 
anschlufs 74, 101. 

Matteis 286. 

Menniganstrich an Absorp- 
tionsmaschinen 214. 

Mefsgefäfs 191. 348. 

Metallpackung von Stopfbüch- 
sen 99. 

Meteorologische Einflüsse auf 
die VerdunstungHkondensa- 
tion 156. 

Meterkilogramm 9. 

Methyläther 37. 

Mikroorganismen (Vernich- 
tung derselben durch Kälte) 
229. 

Milchkühler 217. 

Mitreifsen von Hammerschlag 
110, 129; M. von öl 105. 

N. 

Natureis, Verwendung von N. 

233, 269. 
Nettokälteleistung 331. 
Neutralisation von Salzlösun 

gen 183. 
Niederdruckkompressor 100. 
3. Auü. 24 
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Niederschläge siehe Konden- i 

satioD. 
Niveau s Temperaturniveaa. 
Nullpunkt der Temperatur- 

skala 3; absoluter N. 4. 



Oberflachenkondensator 150. 

öl für Kompressoren 34, 101 
ö.-abscheider 76, 104—106 
ö.hahn 108; Ö. kühler 113 
ö.pumpe 34, 95 ; ö.-reiniger 
(-filter) 113; Ö. -Sammler 
r-topf) 106. 

Oxyliquid 324. 



Packung für Stopfbüchsen 95, 

99. 
Papier (Isoliermaterial) 262. 
Paraffinausscheidung durch 

Gefrieren 282. 
Parallelstromapparate 217. 
Pafsleisten 84. 
Pafsstück für Indikatoren 

141. 
Pferdestärke 16. 
Planimeter 145. 
Platteneis u. P.erzeugung 285. 
Plattenfederindikator 142. 
Polytropischer Kreisprozefs 

16. 
Poncelet-Mündungen 348. 
Prefsrohre 199. 
Psychrometer und psychro- 

metrische Differenz 236. 
Puffer siehe Luftpuffer. 
Pumpe 25 ; P. für Kühlwasser 

54; P. f. Salzwasser 189; 

P. f. Salmiakgeist 212; P.- j 

arbeit 54, 189. , 



Rahmen für Eiszellen 277. 

Rahmkühler 217. 

Raum siehe schädlicher R. 

Refrigerator siehe Verdampf er. 

Regenkühler 250. 

Regulierung, R. -ventil, R- 
hahn 25, 74, 101, 128. 

Reibungsarbeit, R. - Verluste 
23, 43, 53. 69. 

Rektifikation des Ammoniaks, 
R.turm (dom) 205. 

Riedlerkolben 142. 

Rippen der Spindelführungen 
in Ventilen 89; R.-rohre 
für Luftkühlung 239. 

Rohre, R.-Kammem von Luft- 
kühlem 247, R.leitungen, 
R. -Verbindungen 157, 198; 
R.-systeme , R. - schlangen, 
R.-8piralen 74, 159, 169; 
R. -stutzen am Verdampfer 
und Kondensator 159. 

Röhrenapparat 25. 

Röhrenkühler , R. - luf tkühl- 
apparat 237. 

Rotationspumpen 189. 

Rotierender Hahn 103. 

Rückexpansion aus d. schäd- 
lichen Raum 146. 

Rückkühlung und R.-apparat 
172. 

Rückschlagventil 111. 

Rührwerk für Kondensatoren 
und Verdampfer 27, 53, 75, 
159; R f. Eiszellen 286. 

Rundschieber 92. 

S. 

Sägespäne und Sägemehl (Iso- 
liermaterial) 259. 
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Sacksystem der Verdampfer 

185, 188. 
Salmiakgeist 25, 51, 58; S.- 

pumpe 212. 
Salzwasser (SaUlöBung) 6, 16, 
180; S.-cirkulation 55; S.- 
Inftkühlapparat 250; S.- 
pumpe 65; S.-kühler 55. 
Sammelstack 193; S.-becken, 
S.-bassin (Tropfschale) für 
BerieseluDgsapparate 170, 
175. 
Sandfilter für Eiswasser 288. 
Satisfakteur 184. 

Sättign ngstemperatur 42, 1 50 ; 
S.-tabelle f. Salzlösungen 
181; S-tabelle f. Luft 154, 
234. 

Sauerstoff 304; S.-gewinuung 
325. 

Saugventil siehe Ventil; S.- 
leitung 28; S.-kanal 116. 

Schachtabteufung 290. 

Schädlicher Raum 89, 146 

Schafwolle (Isoliermaterial) 
317. 

Schäumen von Salzlösungen 
356. 

Scheibenkühler 178, 253. 

Schieber für Luftpufifer 91; 
S.-luftpumpen 307. 

Schiffskühlung 260. 

Schlackenwolle (Isoliermate- 
rial) 259. 

Schlammtopf ; S. sieb oder 
Schmutzfänger 110, 129. 

Schlauch anschlufs f. Ammo- 
niakmaschinen 94; S. f. 
Gärbottichschwimmer 227. 

Schmelzen 7; S.-Wasser 233, 
241 ; S.-verlust 271. 



Schmierung, S.-matorial 24, 
34, 95, 119, 138; S. büchne 
100. 

Schnurlauf 95. 

Schränkung, siehe Kurbel. 

Schraube ohne Ende 74 

Schwaden 168, 174. 

Schwefeläther 37. 

Schwefelkohlenstoff 37. 

Schwefelsäure 26. 

Schwefelsäuremonohydrat 
(Ausscheidung durch Ge- 
frieren) 283. 

Schweflige Säure 25, 35, 
304. 

Schwefligsäuremaschinen und 
Kompressoren 25, 133; S.- 
kondensator 167 ; S.-ver- 
dampfer 189. 

Schtittelrahmen für Klareis- 
erzeugung 286. 

Schwungrad 71. 

Seitenbefestigung der Kühl- 
rohre 240. 

Sicherheitsvorrichtung u. S.- 
Ventil 130. 

Siedepunkt 3, 304. 

Skala siehe Temperatur. 

Soole siehe Salzwasser. 

Spannfeder f. Kolbenringe 93. 

Spezifisches Gewicht v. Am- 
moniaklösungen 61 ; S. V. 
Eis 286 ; S. v. Salzlösungen 
191. 

Spezifische Wärme 6; S. d. 
Gase 9; S. d. Kohlensäure 
41 ; S. d. Ammoniaklösungen 
60, S.v. Eis 270; S.V.Salz- 
lösungen 191. 

Spindel siehe Ventil. 

Spiralrohr siehe Rohrspirale. 
24* 
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Spritzwasser an Berieselungs- 
apparaten 174. 

Stickoxydal 304. 

Stickstoff 304. 

Stopfbüchse 95. 118, 13G, 212; 
S. mit Gefriervorrichtnng 
des Öles 98; S.-brille und 
S.-flansch 97 bis 99; S.- 
lateme 95, 119, 137; S- 
j)ackung 95, 99, 137; S.- 
Ring 95. 

Strahlung der Wärme 19, 57, 
314: 

Strahlungsverlust 206, 258,314. 

Stulpen siehe Leder; S.-Presse 
123. 

Süfswasserkühler u. S.zirku* 
lation 55. 



Talkumschntire für %topf 
büchsen 137. 

Tandem- System ^Dampfma 
schine) 68. 

Taschenkühler 227. 

Tauchkondensator 157. 

Taupunkt 156. 

Tellerventile siehe Ventile. 

Temperatur 1 ; absolute T. 4, 
47; abnorm tiefe T. 303; . 
kritische T. 304; Siede-T. 
siehe Siedepunkt; Abflufs- j 
T. 152; Zuflufs-T. 152; T.- j 
Ausgleich 1, 4 ; T.-gefäUe 14, | 
19; T.-grenzen 5; T.-inter- 
vall 7; T.-niveau 14; T.- i 
Skala 3: T.-wechsler 30, 78, ' 
208. 

Thermodynamik 9. 

Thermometer 2, 334. i 

Thüren für Kühlräume 26(i. 1 



Torfmull (Isoliermaterial) 259. 
Transmission 56 ; T.-kompres- 

sor 67. 
Trockencylinder für Ammo- 
niak 206. 
Trocknung der Luft 233, 

321. 
Tropf schale der (Trundplatte 

an Kompressoren 88; T. 

der Kondensatoren 170; T. 

der Luftkühler 251 ; T. der 

Stopfbüchse 113. 
Trubels 286. 

U. 

Überfall z. Messen der Salz- 
wassermenge 191. 

Überhitzung, Ü. - temperatur, 
Ü.- Wärme 46, 64, 113, 123, 
136, 165. 

Überlauf an Kondensatoren 
159, 352; Ü. an Füllgefäfsen 
bei Eisgeneratoren 330. 

Überwurfmutter für Stopf- 
büchsen 100, 120; Ü. f. Rohr- 
verbindungen 200. 

Umdrehungszahl der Kom- 
pressoren 72, 145. 

Umkehrbarkeit von Zustands- 
änderungen und Kreispro- 
zessen 17. 

Umschaltung des Luftstromes 
in Luftkühlapparaten 250. 

Undichtheit der Kolben 149; 
U. d. Kühlhauswände 255; 
U. d Ventile 148; innere 
U. 49. 

Unterkühlung, U.-temperatur, 
U.-Wärme 42, 51, 165. 

Untersuchung der Kompres- 
soren 141. 
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Vakuum 21. 26, 307; V.-Ma- 
ßchinen 26, 270; V.Pumpen 
307. 
Ventile. Druck-V. und Saug- 
V. 27, 89, 124, 139; Regu- 
lier- V. 8. Regulierung; V.- 
büchse 89, 124, 139; V.- 
führung 90, 124; V.ge- 
häuse 89; V.-konus, V.-sits 
u. V.teller 89, 124, 139; 
V.-kappe 90, 127 ; V.-quer- 
schnitt 93, 128, 140; V.- 
schlufs 93; V.-spindel 90, 
124, 139; V.- widerstand 
49. 

Ventilator 245 ; V. - Arbeit 
268. 

Verbundl^ompression 100, 307, 
323. 

Verdampfen 7. 

Verdampfern Verdampf appa- 
rate 25, 179, 215, 307. 

Verdampfung 23, direkte u. 
indirekte V. 237. 

Verdampfungswärme 8, 38. 

Verdichtung 4, siehe auch 
Kompression. 

Verdrängungsarbeit 12. 

Verdünnung von Salzlösungen 
232. 

Verdunstung und Verdunst- 
ungskondensation 153, 168. 

Verflüssigung und Verflüssi- 
gungstemperatur 25, 64 ; 
V. von Gasen 303. 

Vernichtung von Arbeit 8, 
56 

Verölung von Ammoniak- 
maschinen 105. 

Versagen der Maschinen 41. 



Verteiler 103. 

Verteilungsstück 193; V.-rinne 
f. Kühlwasser 169; V.rinne 
f. Salzwasser 251. 

Verwandlungswert d. Wärme 
13. 

Vis-ä vis-Anordnung von Ma- 
schinen 68. 

Volumen 2, 9, 41. 

Vorgelege (Decken- u. Wand- 
V.) 76. 

Vorkühlraum 256. 

Vulkanfiber 132. 

W. 

Wandisolation von Kühlräu- 
men 259. 

Wandstärke von Rohren 199, 
243. 

Wäruie 4; W.-äquivalent 9, 
12; W.-austausch und W. 
austauschapparat 266; W. 
bilanz 13, 61, 64; W.-bin 
dung8fähigkeit23; W.-durch 
gangsfläche siehe Heiz- 
fläche; W.-einheit 5; W. 
gewicht 14 ; W.-leitung und 
W. leitungskoef fizient 19 ; 
W.-lehre 1 ; W.-strahlung 21, 
57, 314; W.-strom 19; W.- 
übergang 20, 160, 166, 179, 
190; W.-verluste in Ab- 
sorptionsmaschinen 206. 

Wasser 39 ; W.-cirkulation 
163; W.-kühlung 153, 323; 
W.-messer 191 ; W.-vertei- 
lung an Berieselungsappa- 
raten 169; W.-Wert 6. 

Wasserdampf 37, 154; W.- 
kühlmaschinen 26, 270. 
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Wasserstandsglas an Konden- 
satoren 159 ; W. an Kochern 
206; W. an Absorbern 211. 

Wasserstoff 304. 

Weifsmelallringe 99. 

Wellblech f Qr Luf tkühlflächen 
252 

Windkessel 109. 

Windung der Rohrschlangen ; 
Windungsdurchmesser und 
W.-Zahl IGO. 

Wirkungsgrad 70, 314. 

Würzekühler 219. 

Z. 

Zellen für Eis 272; Z. in 
Kühbräumen 247. 



Zersetzungsvorgänge 229. 

Zerstäubungsapparat f. Wasser 
178. 

Ziegel- und Z.-maaerwerk 262. 

Zugstange 86. 

Zuluftkanal oder Schlauch 
246. 

Znsatz Wasser für Vakuum- 
maschinen 26; Z. f. Rück- 
kühlapparate 175. 

Zustand und Zustandsände- 
rung von Körpern 9, 12. 

Zwischengefäfs für Kompres- 
sionsmaschinen 133. 

Zwischenkammer f. Verbund- 
kompressoren 101. 

Zwischenkahler 307. 
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HorausKeKt*l»en von 
Professor Dr. George H o 1 z n o r. 

Organ der wissenachuftlichcn Station 
für Brauerei in München, dos Bayer. BrauorbimdoH, 
des Vereins der BierbrauoroibcHltzer in Münchon, de» 
Verbandes ehemaliger Weihenstophaner der Brauorei- 
Abteilung und des Deutschen Brauinoistor- und Malz- 
meiator-BundoM. 

gr. 4°. Jährlich iV2Xiinnnern. Preis pro Jährt;. M. HJ. 
Geleitet von einer Reiho der iiainhafto.«<teii Fach- 
männer und durch thätijre Mitarl)eitcrHcluit'l unter- 
stützt ebenso von den berufensten Vertretern «ler 
zymotechnischen Wissenschaft, wie seitens der er- 
fahrensten Praktiker, hat die Zeitschrift für das 
Brauwesen und alle zu deinsell)en in P.eziehunj; 
stehenden wissenschaftlichen Forschunj^en und in- 
dustriellen Errunjrenschaftcn eine ^'anz hervor- 
ragende Bedeutung gewiunien; sie sei daher als 
gediegenste, gehalt reichste Fachzeilsdirin nach- 
drücklichst iMu p fo h I c n. 

Probenummern gratis und franko. 

ZeitscMft fir i gesamte Kälte-Mnstrie. 

Begründet von Prof. Dr. Hans Lorenz, 

(lipl. Inu'enk'ur. 

Unter Mitwirtüng liervorragenaer Gelelirten nol PraKlker 

herausgo^roben von RJcliard Stetefeld, 

(lipl. Ingonii'ur, l'ankow-Ht'rliii. 

Monatlich ein Heft von wenigstens 20 Seiten Text 
mit Abbildungen. 
Preis für den Jahrgang M. 10.—. 
Diese Zeitschrift — geuenwUrtig im siebenten Jahr- 
gang erscheinend — i)ehandelt die Kälte-Industrie 
in ihrem vollen Umfamre und nach dem derzeitigen 
Stande der Technik und der damit zusammenhängen- 
den Wissenszweige und will ebensowohl den Kon- 
strukteuren und Fabrikanten von Kältemaschinen 
und einschlägigen baulichen Anlagen, als auch den 
Besitzern solcher Anlagen und den betriebaführen- 
den Ingenieuren derselben als Katgeber dienen. 
P r o b e n u m m e r n gratis und frank o. 
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Verlag von R. Oldenboiirsr in Münehen und Berlin. 

Der Hopfen 

aller hopfenbanenden Länder der Erde 
Skis Branmaterial. 

Nach seinen geschichtlichen, botanischen, chemi- 
schen, brautechnischen, physiologisch-medizinischen 
und landwirtschaftlich -technischen Beziehungen, 
wie nach seiner Konservierung und Packung. Zum 
Selbststudium und Nachschlagen. 
Von 
Dr. Richard Braungart, 

k. b. Professor der I-sTidwinsohaft a. D. (vormals laDgjährigrer 
Professor in Weifaensiephan-Freising). 

Mit zahlreichen in den Text gedruckten Illustrationen. 

XVI u. S9S Seit, gr 4». Eleg. geb. Preis M. 25.—. 

Dieses AVi-rk wondot sich in erster Linie an 
die Braner« Hopfenprodnzenten undHopfenhSiidler. 

Alle Abschnitte des uiufanjreiohen AW-rkes sind mit 
dem steten Ausblicke auf die dem Verfasser durch 
grüiullichc oiiione Arbeit si-hr wohl bekannten Quali- 
täten der llopfensi »ntn alK-r iJinder und unter Heran- 
ziehmis: der eiiischlüLriiien internationalen Litteratur 
über diesen Ovijenstand verfasst, wm welcher in 
theoretischer und praktischer Beziehung der aus- 
giebiiTstc Gebrauch gemacht worden ist. IHe genaue 
Anführuui: dieser reichhaltigen Litteratur gestattet 
dem. welcher daran ein weit erirehen des Interesse 
hat, eine mühelose und rasche »Orient ierunir. 

Alle Vertreter f biger Intere>seni:rupi>en, welche 
gewillt sind, die alltäglichen Massnahmen ihres 
Beruf slibens mit dem t^ eiste -1er AVissensihaft zu 
durchdringen, sich so v.-r Nachteil zu bt-wahn-n und 
aus den Kesuliaten der wissenschaftlich-technischen 
Forschung positiv Nutzen zu ziehen, können in seinem 
Inha'te eiui- reirhi- Quelle dir Belt-hnmg finden, die 
nicht "hne Kückwirkr.Ui: auf ihr materielles Dasein 
bleiben wird. 

Aber nirht nur alle »ürekt mit der Ilopfenware in 
Bezii-V.ur.g stehenden Beruf>anen. alsn zunächst «lie 
Braut-r. dann die HoT'frni'r'^duz.enten unil «he Hoyifen- 
hän.r.er, S'.ndern aurh alle jene junffen MSniier. 
die sich für diese Berufsarten ausbilden wollen, 
haben ar.i Inha'te eines solchen Rut-hes ein irri»s.«ies 
Intert-sse und is: ni-^lii ^uindi-r von Bedt-utun»: für Bo- 
taniker, Xahrungsmi'Tel-Cliimiker, Medizinalbeamte. 
Auafüh Fliehe Prospekte gratia und franico. 



m 
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Explosionsgefahr beim Fasspichen 
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die Mittel zu deren Verhütiinj!;. 

Gutnrhien 

im Auftrag des deutschen Brauerbundes 

erstattet von Dr. H. Bunte. 

Mit 10 Tafeln. Preis M. 2.60. 

Untersucluinjieii 
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